﻿ÎN Komkov, C*U Poiuuhg, N S Timonova Conţinut: Introducere Sectiunea Organizarea functionarii tehnice si intretinerii cladirilor si structurilor civile Politica locativă a noilor forme de proprietate Structuri tipice ale organizațiilor operaționale Secțiunea Prevederi de bază pentru funcționarea tehnică a clădirilor și structurilor civile Organizarea lucrărilor de exploatare tehnică a clădirilor Parametri care caracterizează starea tehnică a clădirii Durata de viață a clădirilor Cerințe de performanță a clădirii valorificarea clădirilor Dependența uzurii sistemelor de inginerie și a structurilor de construcție de nivelul de funcționare a acestora Sistem de întreținere preventivă programată Reglementări privind efectuarea reparațiilor preventive programate Evaluarea stării tehnice a elementelor structurale ale clădirii și a clădirii în ansamblu Procedura de numire a unei clădiri pentru reparații majore Intocmirea si analiza documentatiei tehnice pentru revizie Planificarea intretinerii Secțiunea Exploatarea tehnică a clădirilor și structurilor Un set de lucrări de întreținere și întreținere a clădirilor și structurilor Caracteristici ale funcționării tehnice a clădirilor Măsuri pentru funcționarea tehnică a clădirilor, conținutul și sarcinile acestora Echipamente, instrumente și metode pentru monitorizarea stării și proprietăților de performanță ale materialelor și structurilor în timpul inspecției clădirilor Metoda de penetrare Metode de încercare mecanică Metode de încercare acustică Metode de testare magnetică Testarea radiațiilor care implică utilizarea neutronilor și a radioizotopilor Metoda de testare a undelor radio Metode de încercare electrică Utilizarea instrumentelor și instrumentelor geodezice în sondajul și testarea structurilor Metodologie de evaluare a caracteristicilor de performanță ale elementelor de construcție Determinarea parametrilor de fiabilitate a structurilor clădirii Evaluarea stării tehnice și a caracteristicilor de funcționare ale fundațiilor, fundațiilor, subsolurilor Evaluarea stării tehnice și a caracteristicilor de performanță ale elementelor structurale ale clădirii Metodologie de evaluare a stării tehnice a pereților Metodologie de evaluare a stării structurilor pardoselii Metodologie de evaluare a stării structurilor pardoselii Metodologie de evaluare a stării acoperișului Metodologie de evaluare a stării structurilor scărilor Metodologie de evaluare a stării structurilor de ferestre, uși, luminatoare Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale stării fațadei clădirii Protecția clădirilor împotriva uzurii premature Coroziunea materialului structural Metode de protecție a acestora Secțiunea Exploatarea tehnică a echipamentelor inginerești ale clădirilor și structurilor Evaluarea stării tehnice și a caracteristicilor de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă Informații generale despre întreținere și service Metodologia de evaluare a stării echipamentelor inginerești ale sistemelor de alimentare cu apă Măsuri pentru protejarea sistemului de alimentare cu apă și creșterea fiabilității sale în funcționare debitmetre Metoda de presiune diferențială variabilă (presiune diferențială) Metoda tahometrică Metoda vortexului Metoda cu ultrasunete Metoda electromagnetică Exploatarea instalatiilor de pompare a apei si a rezervoarelor de apa Activitati de reglare a fitingurilor sanitare Apometre Selectarea și calculul contoarelor Principalele defecțiuni ale sistemelor sanitare Utilizarea contorării și reglarea consumului de apă caldă Influența temperaturii apei asupra uzurii conductelor Condiții de reparații curente și majore ale sistemelor de alimentare cu apă Evaluarea stării tehnice și a caracteristicilor operaționale ale sistemelor de evacuare a apei și a deșeurilor Evaluarea stării tehnice și a caracteristicilor de performanță ale sistemelor de încălzire Metodologia de evaluare a stării tehnice a sistemelor de încălzire Măsuri pentru funcționarea sistemelor de încălzire centrală Măsuri prioritare pentru economisirea energiei în locuințe și servicii comunale Contoare de căldură Pornirea și reglarea sistemelor de încălzire Instalarea termostatelor pe calorifere Principalele defecțiuni ale sistemelor de încălzire, metode de detectare a acestora Condiții de reparații curente și majore ale sistemelor de încălzire Evaluarea stării tehnice și a caracteristicilor de performanță ale sistemelor de ventilație Metodologie de evaluare a stării tehnice a coșurilor de fum, canalelor de gaze, canalelor de ventilație Frecvența verificărilor și curățării coșurilor de fum, canalelor de gaze și canalelor de ventilație Principalele defecțiuni care apar în timpul funcționării sistemelor de drenaj și eliminare a deșeurilor Condiții de reparații curente și majore ale sistemelor de evacuare a apei și a deșeurilor Sisteme moderne de ventilație Funcționarea sistemelor de ventilație Defecțiuni care apar în timpul funcționării sistemelor de ventilație Secțiunea Particularități ale funcționării sezoniere a clădirilor rezidențiale și publice Pregătirea clădirilor pentru perioadele de funcționare de iarnă și primăvară-vară Caracteristicile de funcționare a clădirilor publice Literatură INTRODUCERE Sectorul locuințelor este aria economiei naționale, incluzând construcția și reconstrucția de locuințe, structuri și elemente de inginerie și infrastructură socială, gestionarea fondului de locuințe, întreținerea și repararea acestuia Imobilul din sectorul locativ este înțeles ca bunuri imobile cu drepturi stabilite de posesie, folosință și dispoziție în limitele proprietății, inclusiv: terenuri și clădiri rezidențiale puternic asociate acestora cu spații rezidențiale și nerezidenţiale; anexe curți, spații verzi cu ciclu de dezvoltare multianual, clădiri rezidențiale, apartamente, alte spații rezidențiale în clădiri rezidențiale și alte clădiri adecvate pentru rezidență permanentă și temporară; structuri și elemente ale infrastructurii inginerești a sectorului locativ Fond de locuințe - totalitatea tuturor spațiilor rezidențiale, indiferent de forma de proprietate, inclusiv clădiri rezidențiale, case specializate (camine, hoteluri de adăpost, case ale unui fond mobil, spații rezidențiale din fonduri locative pentru așezarea temporară a persoanelor strămutate interne și a persoanelor recunoscute) ca refugiați, case speciale pentru bătrâni singuri, pensiuni pentru persoane cu dizabilități, veterani etc ), apartamente, spații de locuit birouri, alte spații de locuit în alte clădiri adecvate pentru locuire Tipuri de fond de locuinte: a) fondul locativ privat: ) un fond deținut de cetățeni: clădiri rezidențiale individuale, apartamente și case privatizate, construite și achiziționate, apartamente în case de locuințe și cooperative de construcții de locuințe cu o cotă socială integral plătită; în casele asociațiilor de proprietari individuali de apartamente, apartamente și case dobândite de cetățeni din alte motive prevăzute de lege; ) un fond deținut de persoane juridice (create ca proprietari privați), construit sau dobândit pe cheltuiala acestora, inclusiv pe cheltuiala locuințelor, cooperativelor de construcții de locuințe cu aport neplătit; b) fondul de stat pentru locuințe: ) un fond departamental care este deținut de stat de Federația Rusă și se află sub jurisdicția economică deplină a întreprinderilor de stat sau a conducerii operaționale a instituțiilor de stat care sunt proprietatea statului federal; ) un fond care este deținut de entitățile constitutive ale Federației Ruse, precum și un fond departamental care se află sub jurisdicția economică deplină a întreprinderilor de stat sau a conducerii operaționale a instituțiilor de stat aparținând tipului corespunzător de proprietate; c) fondul locativ municipal: un fond deținut de un district, un oraș, formațiunile administrativ-teritoriale ale acestora, inclusiv în orașele Moscova și Sankt Petersburg, precum și un fond departamental care se află sub jurisdicția economică deplină a întreprinderilor municipale sau a conducerii operaționale a instituțiilor municipale ; d) fondul de locuințe publice: fond deținut de asociații obștești Condominiu - un singur complex imobiliar, care include un teren în limitele stabilite și o clădire rezidențială situată pe terenul specificat, alte obiecte imobiliare și în care sunt separate destinate locuinței sau în alte scopuri, părțile (locurile) sunt în proprietate privată, de stat, municipală și alte forme de proprietate, iar alte părți (proprietate comună) sunt în proprietate comună O asociație de proprietari (HOA) este o organizație non-profit creată de proprietari în scopul administrării în comun a unui singur complex imobiliar al unui condominiu și asigurării funcționării acestuia, precum și în scopul deținerii, utilizării și, în cadrul limitele stabilite de lege, înstrăinarea proprietății comune a unui condominiu Secțiunea J ORGANIZAREA EXPLOATĂRII TEHNICE ȘI ÎNTREȚINȚEI CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR CIVILE POLITICA DE LOCUINȚĂ DE NOI FORME DE PROPRIETARE Principiile de bază ale noii politici locative Principalele obiective ale noii politici de locuințe sunt: asigurarea garanțiilor sociale în domeniul drepturilor la locuință ale cetățenilor; construirea și reconstrucția fondului de locuințe de stat, municipale și private; crearea condițiilor pentru atragerea surselor extrabugetare de finanțare (fonduri de la populație, întreprinderi, instituții, organizații, asociații obștești, antreprenori autohtoni și străini, împrumuturi bancare și alte surse); dezvoltarea proprietății private, asigurând protecția drepturilor întreprinzătorilor și proprietarilor din sectorul locativ; dezvoltarea competiției în construcția, întreținerea și repararea fondului de locuințe; producția de materiale de construcții, produse și articole de uz casnic În legătură cu tranziția Rusiei la o economie de piață, există o nevoie urgentă de a dezvolta noi abordări pentru rezolvarea problemei locuințelor și de a realiza o reformă fundamentală a locuințelor În primul rând, principiul asigurării locuințelor cetățenilor ar fi trebuit să se schimbe - de la distribuția preferențială a locuințelor construite în detrimentul investițiilor de capital de stat, la construcția (achiziția) predominantă a acesteia pe cheltuiala cetățenilor, menținând în același timp beneficiile pentru grupurile social vulnerabile al populației Trebuie remarcat faptul că în majoritatea țărilor europene V construcții private, realizate în detrimentul fondurilor private, în volumul său total este de - % De remarcat că problema asigurării locuințelor cetățenilor trebuia simplificată: în condițiile relațiilor de piață, statul nu este în măsură să ofere locuințe gratuite tuturor celor care au nevoie Este necesară eficientizarea procedurii de înregistrare a cetățenilor care au nevoie de condiții mai bune de locuit și asigurarea acestora cu spații de locuit, astfel încât volumul de spațiu de locuit introdus să permită într-un timp scurt, gratuit sau contra unei taxe accesibile, rezolvarea locuințelor probleme ale anumitor categorii de cetăţeni Alți cetățeni care au fondurile necesare pentru achiziționarea sau construirea propriei case (apartament) trebuie să rezolve singuri această problemă, cu asistență mică sau deloc din partea statului Cu toate acestea, reforma locuinței nu se poate reduce doar la problema asigurării locuințelor cetățenilor Alături de aceasta, principalele obiective ale reformei sunt: • modificarea condițiilor și procedurilor de plată pentru locuințe și utilități În următorii ani, este planificată implementarea principiului stabilit în Codul locuinței al Federației Ruse - valoarea plății pentru locuințe și utilități ar trebui să asigure rambursarea costurilor întreținerea și repararea locuințelor, precum și a utilităților; • luarea de măsuri pentru îmbunătățirea funcționării și întreținerii fondului de locuințe Aceste măsuri au fost luate anterior ca parte a reformei locuințelor, dar nu și-au pierdut actualitatea astăzi Astfel, domeniile prioritare ale reformei locuințelor și serviciilor comunale au fost determinate astfel: • Îmbunătățirea sistemului de plată a locuințelor și a serviciilor comunale, creșterea nivelului de plată a locuințelor în detrimentul populației, diferențierea ratelor de plată a locuințelor în funcție de calitatea și localizarea acesteia; • Îmbunătățirea sistemului de protecție socială în plata locuințelor și serviciilor comunale: eficientizarea sistemului existent de prestații; consolidarea focalizării țintite a fondurilor alocate pentru protecția socială a populației; • îmbunătățirea sistemului de management, întreținere și control: formarea de organizații specializate pentru gestionarea fondului locativ; trecerea la relațiile contractuale; demonopolizarea locuințelor și a serviciilor comunale, dezvoltarea unui mediu competitiv; oferind consumatorilor posibilitatea de a influența volumul și calitatea serviciilor consumate; selectarea organizațiilor care prestează servicii locative, transferul fondului de locuințe către managementul proprietarilor direcți - crearea asociațiilor de proprietari; • schimbarea sistemului de repartizare a fondurilor bugetului federal între regiuni pe baza utilizării sistemului de standarde sociale minime de stat În plus, pentru a crea o piață de locuințe, este planificată extinderea dimensiunii de privatizare a fondurilor de locuințe de stat și municipale Proprietatea de locuințe Tipuri de proprietate Proprietarul își exercită drepturile de deținere, folosință și dispunere a spațiilor de locuit care îi aparțin în conformitate cu scopul acestuia Spațiile rezidențiale sunt destinate reședinței cetățenilor Un cetățean - proprietarul unui spațiu rezidențial îl poate folosi pentru reședința personală și reședința membrilor familiei sale Locurile de locuit pot fi închiriate de către proprietarii lor pentru reședința altor cetățeni pe baza unui acord Amplasarea în clădiri rezidențiale de producție industrială nu este permisă Plasarea de către proprietar în spațiile sale rezidențiale ale întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor eu este permisă numai după transferul unor astfel de spații în cele nerezidențiale Proprietarul unui apartament dintr-un bloc de locuințe, împreună cu spațiile deținute de acesta, ocupate de apartament, dețin și o cotă-parte din proprietatea comună a casei Pentru a asigura funcționarea unui bloc de locuințe, folosirea apartamentelor și a proprietății comune a acestora, proprietarii de apartamente formează parteneriate de deținere a apartamentelor (locuințe) O asociație de proprietari este o organizație non-profit înființată și care funcționează în conformitate cu Legea privind asociațiile proprietarilor de case Se disting următoarele tipuri de proprietăți: • proprietatea statului Obiectele contabilității proprietății de stat, situate atât pe teritoriul Federației Ruse, cât și în străinătate, sunt: a) terenuri care sunt în proprietate federală; b) parcele de pădure, subsol, corpuri de apă și alte obiecte naturale (resurse) care sunt în proprietate federală; c) proprietate federală atribuită prin dreptul de administrare economică unei întreprinderi unitare de stat sau prin dreptul de conducere operațională unei întreprinderi de stat federale sau instituții de stat sau unei întreprinderi aflate în proprietate federală în ansamblu ca un complex de proprietate: d) acțiuni (acțiuni, contribuții) deținute la nivel federal ale societăților și parteneriatelor economice, precum și proprietățile federale ale acestora care nu sunt incluse în capitalul (social) autorizat; e) alte bunuri imobile și mobile aflate în proprietatea federală, inclusiv dat spre folosință, închiriere, gaj și din alte motive; • proprietate municipală - proprietate deținută de dreptul de proprietate asupra așezărilor urbane și rurale, precum și a altor municipii În numele municipalității, drepturile proprietarului sunt exercitate de autoritățile locale și de persoane care acționează în numele Federației Ruse sau al subiecților Federației Ruse Proprietatea municipală este atribuită întreprinderilor și instituțiilor municipale pentru deținere, utilizare și eliminare Fondurile bugetului local și alte proprietăți municipale care nu sunt atribuite întreprinderilor și instituțiilor municipale constituie trezoreria municipală a așezării urbane, rurale sau a altei formațiuni municipale corespunzătoare; • proprietate comună - proprietate deținută de două sau mai multe persoane Proprietatea comună ia naștere la primirea proprietății a două sau mai multe persoane, care nu poate fi împărțită fără a-și schimba scopul (lucruri indivizibile) sau nu este supusă divizării în virtutea legii; -i • proprietate privată - dobândirea de către cetăţeni a dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile Proprietarii exercită deținerea, folosința și înstrăinarea apartamentului dobândit în casele fondului locativ de stat și municipal la propria discreție Deci, imobilele din sectorul locativ, inclusiv fondul de locuințe, sau o parte a acestuia pot fi private (cetățeni, persoane juridice), proprietate de stat, municipală, deținută de j asociații publice, precum și deținute și transferate colectiv dintr-o formă de dreptul de proprietate asupra altuia în modul prevăzut de lege Proprietarul imobilului din sectorul locativ sau al unei părți a acestuia are dreptul, în modul prevăzut de lege, de a deține, de a folosi și de a dispune de el, inclusiv închirierea, închirierea, gajarea în întregime și în părți, vânzarea, modificarea, refacerea sau demolarea, efectuarea altor acțiuni, dacă nu sunt încălcate normele actuale, locuințele și alte drepturi și libertăți ale altor cetățeni, precum și interesele publice, Proprietatea privată a bunurilor imobiliare sau a unei părți a acesteia în sectorul locativ nu este limitată în cantitate, dimensiune și valoare, este garantată de dreptul de inviolabilitate și este supusă înregistrării la organele administrative locale STRUCTURILE TIPICE ALE ORGANIZAȚILOR DE EXPLOATARE Structuri de guvernare Scopul final al exploatării tehnice a clădirilor este de a realiza funcționarea lor eficientă și fără probleme În funcție de metodele de realizare a sarcinii stabilite, se disting managementul centralizat și descentralizat al echipelor (diviziunilor) Managementul centralizat este extrem de eficient în utilizarea resurselor materiale și de muncă datorită regrupării prompte a acestora în cele mai critice domenii de lucru Dezvoltarea sistemelor centralizate de control ar trebui asigurată prin crearea unor centre de prelucrare și transmitere fiabile, eficiente a informațiilor despre starea unităților administrate și dezvoltarea unor acțiuni de control adecvate pentru atingerea obiectivelor stabilite prin cele mai eficiente metode Schema centralizată de construire a serviciilor de întreținere facilitează concentrarea mamei unsprezece resursele sociale și de muncă, reduce semnificativ nevoia de stocuri de materiale, mașini și mecanisme pentru lucrări de urgență și alte lucrări neprevăzute Se știe că defecțiunile accidentale nu pot fi prevenite Pentru a le elimina, se creează un stoc de materiale, se organizează taxe non-stop pentru numărul necesar de lucrători din specialitățile relevante și mașinile și mecanismele necesare Volumul echipamentelor și materialelor de rezervă, precum și numărul de lucrători pentru eliminarea accidentelor și defecțiunilor emergente, sunt cantități aleatorii și sunt determinate de doi parametri: valoarea medie a numărului de mașini, materiale și echipamente, precum și media numărul de lucrători într-o anumită specialitate Dar aceste valori medii garantează îndeplinirea doar unei părți din defecțiunile și accidentele care apar (aproximativ %) Pentru a crește garanția eliminării a cât mai multor defecțiuni și accidente, se creează stocuri de un număr garantat de mașini, utilaje, materiale și se completează un număr estimat de muncitori care depășește necesarul mediu al acestora din condiția de a efectua neprevăzut lucrați în timpul maxim permis În unele cazuri, când resursele nu sunt limitate (în același timp, complexitatea și complexitatea colectării, procesării și transmiterii informațiilor pot reduce semnificativ eficiența departamentelor), se recomandă utilizarea unui sistem de control descentralizat, de exemplu, în caz de urgență servicii, atunci când dispeceratul de serviciu imediat după primirea unei cereri pentru o defecțiune sau accident ia o decizie și trimite o echipă pentru a restabili operabilitatea unui element de construcție sau a unui sistem ingineresc La crearea organizațiilor operaționale și de reparații și construcții, de regulă, se respectă principiul construcției ierarhice a sistemului de management, în care sarcinile de management sunt rezolvate pe rang În subdiviziunile de cel mai mic rang, sarcinile sunt rezolvate direct conducerea echipelor de unitati de reparatii si intretinere Informațiile generalizate privind stadiul implementării măsurilor de exploatare a clădirilor sunt transmise unei autorități de rang superior Totodată, cu cât rangul organului de conducere este mai înalt, cu atât primește informații mai generalizate, iar deciziile elaborate de acest organ sunt și ele de natură generalizată Astfel de decizii generalizate se concretizează în organele de rang inferior Trebuie avut în vedere că cu cât sunt mai puține trepte de conducere, cu atât structura unității este mai eficientă, ceea ce asigură funcționarea eficientă a legăturilor acesteia Există patru tipuri principale de structuri de management utilizate în construcția organizatorică a serviciilor de întreținere: • management direct, când șeful dă ordine direct fiecărui executant; • structura liniara; • structură funcțională; • structura liniar-funcţională Controlul direct se realizează în echipe mici (santier maistru, serviciu de dispecerat de urgență etc ) (Fig ) Orez Schema de management direct al unui grup de interpreți În unitățile de producție de reparații și întreținere cu un număr mare, se utilizează o structură de management liniară (Fig ) Cu această structură, interpreții sunt împărțiți în separat departamente conduse de un manager Această schemă este utilizată atunci când se creează secții de maiștri, care includ secțiuni de maiștri Orez Structura liniară a unităților de reparații și întreținere Cu o structură liniară, fiecare lider trebuie să rezolve toate problemele legate de activitățile echipelor subordonate acestuia Prin urmare, șeful de departamente necesită cunoștințe și experiență versatilă, ceea ce este greu de realizat, mai ales atunci când operează clădiri moderne dotate cu sisteme inginerești complexe și dispozitive automate Aceste neajunsuri sunt lipsite de structura funcțională a unităților de reparare și întreținere a clădirilor (Fig ), în care funcțiile comune mai multor unități sunt transferate pentru execuție către unități specializate în implementarea uneia dintre ele Crearea de unități specializate pentru funcționarea ascensoarelor, a sistemelor de inginerie și a altor echipamente de construcție este un exemplu de construcție structurală funcțională a unităților (serviciilor) de reparații și întreținere Cea mai utilizată recent este o structură mixtă, liniar-funcțională a unităților de reparații și întreținere, în care sunt operate sisteme și structuri individuale Orez Structura funcțională a unităților de reparații și întreținere organizatii specializate in baza de contracte cu subdiviziunile individuale de reparatii si intretinere - unitati de linie Unitățile liniare efectuează unele lucrări operaționale de reintrare pe cont propriu [sunt răspunzătoare de rezultatul final al activităților unităților de reparare și exploatare, pentru care speră să aibă dreptul de a controla și coordona activitatea tuturor unităților funcționale a serviciilor specializate Funcționarea fondului de locuințe, indiferent de apartenența sa gospodărească, se află sub controlul autorităților locale Se constituie organe de conducere corespunzătoare pentru organizarea exploatării tehnice a clădirilor Cel mai de jos organ de conducere este biroul de locuințe și întreținere (conducerea casei, direcția de întreținere a clădirilor, departamentul de reparații și întreținere al orașului Dr ) Pentru exploatarea clădirilor administrative și a altor clădiri civile din orașele mari, există unități operaționale speciale care efectuează întreținerea și repararea tuturor sistemelor, structurilor [de echipamente de construcție pe cont propriu (metoda economică de realizare a lucrărilor, o structură liniară a subproduselor) sau prin contracte cu specializate servicii (modul contractual de a lucra, structura funcțională liniară a departamentelor) Fondul de locuințe deținut de autoritățile locale este subordonat autorităților lor locative Fondul de locuințe al întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, precum și al ministerelor și departamentelor (fondul de locuințe departamentale) este gestionat de organele relevante ale acestor organizații Casele cooperative sunt administrate de consiliile cooperativelor de locuințe Sarcina organizațiilor de reparații și întreținere este de a asigura funcționarea tehnică și întreținerea fondului de locuințe în conformitate cu regulile și normele de funcționare tehnică a clădirilor, precum și cu alte documente de reglementare Organizația de întreținere a locuințelor este condusă de un șef Pe lângă șef, personalul unei organizații de întreținere a locuințelor poate include (în funcție de volumul zonei rezidențiale și echivalente în exploatare): inginer șef (senior), inginer, tehnicieni, contabili, economist, specialiști în pașapoarte, depozitar, secretar- dactilografă, curier -femeie de curățenie Șeful serviciului de întreținere a locuințelor organizează activitatea tuturor părților economiei locuințelor din microdistrict, coordonează activitatea organizațiilor specializate care efectuează operarea tehnică a elementelor de construcție, curățarea sanitară și curățarea teritoriilor gospodăriilor (dacă aceste lucrări) se desfășoară prin contract), gestionează economic și profitabil economia, gestionează activități economice și financiare, organizează personal selecția și plasarea personalului, monitorizează pregătirea acestuia Inginerul șef al organizației de întreținere a locuințelor este șeful adjunct Ea dezvoltă planuri pe termen lung și actuale pentru organizarea de evenimente întreținerea și repararea elementelor de construcție, gestionează implementarea măsurilor pentru funcționarea în siguranță a fondului locativ În plus, inginerul șef organizează pregătire tehnică, pregătire avansată pentru muncitori și muncitori ingineri și tehnici și asigură o creștere a productivității muncii prin introducerea de metode avansate și mecanizarea muncii Inginerul-șef gestionează Serviciul de Dispecerat Comun (ODS), care organizează și controlează eliminarea la timp a defecțiunilor apărute de către unitățile implicate în întreținerea și repararea clădirilor Inginerul superior raportează inginerului șef al organizației de întreținere a locuințelor (și în lipsa funcției de inginer șef în stat, își îndeplinește funcțiile) și gestionează reparația curentă a fondului de locuințe al microraionului Inginerul superior se ocupă de lucrătorii care efectuează reparații curente, care, de regulă, sunt uniți în echipe și lucrează pentru o singură ținută Inginerul superior emite direct brigăzii sarcini pentru producerea lucrărilor și, prin tehnicieni, controlează implementarea acestora De asemenea, controlează evoluția și calitatea lucrărilor de revizie a clădirilor, asigură depunerea la timp a comenzilor și executarea declarațiilor cu defecte pentru întocmirea documentației tehnice pentru toate tipurile de reparații, precum și controlul progresului în întocmirea devizelor de proiectare Tehnicianul este subordonat curățătorilor, îngrijitorilor, operatorilor de lift și personalului de întreținere repartizat unei trupe de case deservite de un tehnician Controlează organizarea și calitatea reparațiilor curente și majore în casele care îi sunt atribuite, asigură întreținerea corespunzătoare a amplasamentului teritoriilor gospodăriilor, precum și a spațiilor verzi Deoarece toți lucrătorii actuali de întreținere lucrează de obicei ca parte a unei echipe, ei învață profesii conexe și efectuează mai multe tipuri de lucrări în procesul de întreținere a clădirii Statele organizațiilor de întreținere a locuințelor prevăd și posturi de personal de serviciu junior: operatori de lifturi (în absența sistemelor de dispecerare integrate), curățenie, portar și alți muncitori, în funcție de echipamentul ingineresc și de îmbunătățire a clădirilor rezidențiale Nivelul inferior al unei organizații de reparații și construcții sau specializate care efectuează întreținerea și repararea clădirilor și a sistemelor lor de inginerie este locul maistrului (maistru de lucru), care este repartizat unor organizații de exploatare specifice și raportează prompt conducătorilor acestora Secția de maiștri combină - secții de maiștri Un grup de (cel puțin trei) șantiere de maiștri de muncă este condus de un maistru superior Pentru planificarea și coordonarea activităților secțiilor subordonate, se creează departamente de planificare, financiar, producție, grupe de aprovizionare, un grup de proiectare și deviz, precum și departamente de proiectare a lucrărilor, contabilitate etc organizare reparatii si constructii posturi de ingineri de securitate, personal, mecanic sef etc Personalul aparatului de conducere al organizațiilor specializate și de reparații și construcții și numărul de lucrători ingineri și tehnici de linie se stabilesc în funcție de volumul de muncă, complexitatea acestora și intensitatea muncii pe baza structurilor tipice Responsabilitățile de muncă ale angajaților personalului de conducere și lucrătorilor de linie, organizații specializate și de reparații și construcții dezvoltate tyvaet șef al unității în raport cu condițiile specifice de producție a muncii pe baza fișelor standard de post pentru această categorie de lucrători Pentru exploatarea clădirilor publice se creează servicii de întreținere adecvate care desfășoară activități de întreținere și reparații similare schemelor avute în vedere anterior pentru clădirile de locuit Atribuțiile lucrătorilor ingineri și tehnici din categoriile și specialitățile relevante sunt similare cu cele avute în vedere anterior și sunt determinate prin fișe de post aprobate de șefii organizației în al cărei bilanț se află clădirea Totodată, sunt luate în considerare caracteristicile proceselor tehnologice care au loc în clădirea exploatată În funcție de procesele tehnologice, cerințele și responsabilitățile operaționale ale personalului de service și întreținere pentru diferite categorii de clădiri civile diferă unele de altele Astfel, în clădirile asociate cu vizite în masă, una dintre sarcinile principale ale personalului de exploatare este de a asigura securitatea la incendiu, care este luată în considerare la determinarea structurii și a personalului serviciilor de întreținere și reparații relevante, precum și la aprobarea fișelor postului pentru lucrătorii ingineri și tehnici ai acestor servicii Servicii de urgenta si dispecerat in sistemul de functionare tehnica a cladirilor Pentru a gestiona și controla starea tehnică a fondului de locuințe se creează servicii de dispecerizare comună (ODS) sau servicii de dispecerare raională (RDS) pentru microdistricte sau grupuri de case Pentru fiecare ODS, se stabilește o listă a obiectelor dispecerabile și a parametrilor controlați ai echipamentelor inginerești Mijloace de automatizare și dispecerizare a echipamentelor inginerești, mijloace de comunicare, instrumentare instrumentele (instrumentația) și contoarele trebuie instalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului pentru proiectele realizate de o organizație specializată și să asigure, în consecință, menținerea modurilor de funcționare specificate ale echipamentelor de inginerie, semnalizarea în timp util a încălcărilor modurilor de operare sau a accidentelor; măsurarea parametrilor de funcționare a echipamentului pentru controlul vizual sau automat al funcționării acestuia, asigură o comunicare fiabilă între chiriași, chiriași și proprietarii spațiilor rezidențiale privatizate și camera de control, precum și camera de control cu servicii de întreținere și urgență ODS ar trebui să păstreze evidența aplicațiilor pentru eliminarea promptă a defecțiunilor și a deteriorării echipamentelor inginerești din apartamente, structuri de clădire și alte elemente ale clădirilor, să controleze momentul și calitatea implementării acestora ODS exercită controlul asupra funcționării următoarelor echipamente de inginerie: • lifturi; • sisteme de incalzire si alimentare cu apa calda (puncte de caldura, camere cazane, cazane, blocuri lift); • sisteme de alimentare cu apă rece (unități de pompare, pompe de apă), canalizare; • sisteme de alimentare cu gaz; • cladiri de locuit cu tablou de distributie, iluminat de urgenta a caselor scarilor, intrari si zone de curte; • dispozitive de blocare codificate în clădirile de locuit În plus, sistemul de expediere oferă: • controlul contaminării cu gaze a subteranelor tehnice și a colectoarelor; • comunicare cu voce tare (bidirecțională) cu abonații (pasageri ai liftului, rezidenți, îngrijitori), spații de service, organizații de servicii fond de locuințe, obiecte ale altor echipamente inginerești (alimentare cu apă la incendiu, protecție împotriva fumului, alarme de incendiu etc ); • instalarea și mijloacele de protecție automată împotriva incendiilor a clădirilor înalte; • pornirea alarmei la deschiderea ușilor de la subsol mansarde, săli de mașini, lifturi, săli de control Lucrarea ODS se desfășoară non-stop Serviciul ODS monitorizează continuu funcționarea echipamentelor de inginerie, își înregistrează activitatea în jurnalele relevante și elimină imediat defecțiunile minore și accidentele; toate accidentele sau întreruperile în funcționarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, căldură și alimentare cu energie electrică se raportează de urgență serviciului de urgență al organizației de întreținere a fondului locativ, precum și organizațiilor specializate care deservesc ascensoare, echipamente de gaz și apă și canalizare etc Pentru a asigura o muncă rațională în ODS, ar trebui să existe un set de documentație de lucru pentru toate instalațiile, rețelele și structurile, diagrame ale tuturor unităților de deconectare și blocare ale sistemelor de echipamente, planuri pentru utilitățile subterane, seturi de chei de la toate lucrările, subsol și mansardă spațiile clădirilor rezidențiale Serviciile de reparații de urgență (ARS) sunt create pentru a elimina cu promptitudine avariile majore, defecțiunile, accidentele structurilor și echipamentelor inginerești ale clădirilor rezidențiale, rețelelor și dotărilor, asigură funcționarea normală și refacerea fondului de locuințe Obiectele de serviciu ale serviciului de urgență sunt casele de locuit și clădirile publice situate pe teritoriul raionului, indiferent de forma de proprietate Componența serviciului de urgență se completează cu din volumul şi starea tehnică a fondului de locuinţe deservite Serviciul de urgență asigură: • eliminarea urgentă a blocajelor din canalizare și canale de gunoi din interiorul clădirilor; • eliminarea daunelor de urgență la sistemele de alimentare cu apă, încălzire și canalizare deținute sau întreținute de organizațiile locative deservite de serviciul de urgență; • lichidarea daunelor în rețelele interne de alimentare cu energie electrică deținute de organizațiile locative deservite de serviciul de urgență; • în timpul orelor de lucru, asigurarea securității cetățenilor în cazul unei stări de urgență a construcției structurilor clădirilor prin împrejmuirea zonelor periculoase, prăbușirea structurilor surplombate aflate în stare de urgență sau luarea de măsuri prin intermediul organelor locale de autoguvernare de relocare cetățeni din spații care amenință siguranța locuinței; • întreținerea în bune condiții a echipamentelor alocate serviciului de urgență și a destinației acestuia La primirea semnalelor despre un accident sau deteriorare a rețelei de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, rețea telefonică, rețele subterane de energie și rețele, posturi de transformare și dulapuri de intrare, conducte de gaze și echipamente de gaz, serviciul de urgență este obligat să informează companiile de utilități specializate relevante, serviciile lor de urgență și monitorizează implementarea lucrărilor necesare de către aceste servicii până la eliminarea completă a accidentelor Sectiunea DISPOZIȚII PRINCIPALE PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR CIVILE ORGANIZAREA LUCRĂRILOR PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR Funcționarea tehnică a clădirilor este un set de măsuri care asigură funcționarea fără probleme a tuturor elementelor și sistemelor clădirii pe durata de viață standard, funcționarea clădirii în scopul propus Funcționarea clădirii este îndeplinirea directă a funcțiilor specificate Utilizarea clădirii în alte scopuri, adaptarea parțială în alte scopuri reduc eficiența funcționării acesteia, deoarece utilizarea clădirii în scopul propus este scopul principal al funcționării acesteia Funcționarea clădirii include perioada de la sfârșitul construcției până la începerea funcționării, precum și perioada de reparație a clădirii Funcționarea tehnică a clădirilor constă în întreținere, un sistem de reparații și întreținere sanitară Sistemul de întreținere include furnizarea de regimuri și parametri standard, reglarea echipamentelor inginerești, inspecții tehnice ale clădirilor și structurilor Sistemul de reparații constă din reparații curente și majore Întreținerea sanitară a clădirilor constă în curățarea spațiilor publice, a teritoriului adiacent, și colectarea gunoiului Sarcinile de întreținere a clădirilor sunt de a asigura funcționarea fără defecțiuni a structurilor clădirii; respectarea condițiilor sanitare și igienice normale și utilizarea corectă a echipamentelor inginerești; menținerea condițiilor de temperatură și umiditate ale incintei; efectuarea de reparații la timp; îmbunătățirea gradului de îmbunătățire a clădirilor etc Pe toată durata de viață, elementele și sistemele de inginerie necesită ajustări repetate, prevenirea și restaurarea elementelor uzate Părți ale clădirii nu pot fi utilizate până când nu sunt complet uzate În timpul funcționării, clădirea necesită întreținere și reparație constantă Întreținerea clădirilor este un ansamblu de lucrări de menținere a stării bune a elementelor de construcție, precum și a parametrilor și modurilor de funcționare specificate a dispozitivelor tehnice care vizează asigurarea securității clădirilor Întreținerea clădirilor include lucrările de monitorizare a stării tehnice, întreținerea, reglarea echipamentelor inginerești, pregătirea pentru funcționarea sezonieră a clădirii în ansamblu, precum și a elementelor și sistemelor acesteia Controlul asupra stării tehnice a clădirilor se realizează prin efectuarea de inspecții sistematice programate și neprogramate folosind mijloace moderne de diagnosticare tehnică Inspecțiile programate sunt împărțite în generale și parțiale În timpul inspecțiilor generale, este necesar să se controleze starea tehnică a clădirii în ansamblu; în timpul inspecțiilor parțiale, structurile individuale sunt supuse acestora Inspecțiile neprogramate se efectuează după vânturi de uragan, ploi abundente, ninsori abundente, inundații și alte fenomene naturale, după accidente Inspecțiile generale se efectuează de ori pe an - primăvara și toamna În timpul inspecției de primăvară, se verifică starea de pregătire a clădirilor pentru funcționare în perioada primăvară-vară, Domeniul lucrărilor de pregătire pentru exploatare în perioada toamnă-vin, specificați sfera lucrărilor de reparație conform liniilor cuprinse în planul de reparații curent în anul inspecției La pregătirea clădirilor pentru funcționare în perioada primăvară-vară, se execută următoarele tipuri de lucrări; a intari- ■ burlane, coturi, pâlnii; redeschide- ■ și repararea sistemului de irigații; repararea utilajelor platformelor, zonelor nevăzute, trotuarelor, alei pietonale; deschide aerul în soclu; inspectarea acoperisului, fatadelor etc La inspecția de toamnă se verifică starea de pregătire a clădirii pentru funcționare în perioada toamnă-iarnă, se precizează volumul lucrărilor de instalare a clădirilor incluse în planul de reparații curent pentru anul următor Lista lucrărilor de pregătire a clădirilor pentru funcționare în perioada toamnă-iarnă ar trebui să includă: izolarea deschiderilor ferestrelor și balcoanelor; înlocuirea ferestrelor sparte, ușilor de balcon; repararea și izolarea podelelor negre; consolidarea și repararea parapeților; vitrare și închidere săli de pod; repararea, izolarea și curățarea canalelor de evacuare a fumului; etanșarea orificiilor de aerisire din subsolul clădirii; conservarea sistemelor de udare; repararea si intarirea portilor de intrare etc Frecvența inspecțiilor programate ale elementelor de construcție este reglementată de norme Reparația unei clădiri este un complex de lucrări de construcție și măsuri organizatorice și tehnice pentru eliminarea uzurii fizice și morale, care nu are legătură cu modificarea principalilor indicatori tehnici și economici Sistemul de întreținere preventivă programată include reparații curente și majore Reparația actuală a clădirii este efectuată pentru a restabili starea de sănătate a structurilor și sistemelor inginerești ale acesteia echipamente de măsurare, menținerea performanței operaționale Reparațiile curente se efectuează la intervale care asigură funcționarea efectivă a clădirii din momentul finalizării construcției acesteia până în momentul livrării pentru următoarea reparație majoră Reparațiile curente ar trebui efectuate conform planurilor cincinale și anuale Planurile anuale sunt întocmite în perfecţionarea planurilor cincinale, luând în considerare rezultatele inspecţiilor, devizul de cost elaborat şi documentaţia tehnică pentru reparaţiile curente, precum şi măsurile de pregătire a clădirilor pentru exploatarea în condiţii sezoniere Revizia clădirii se realizează în scopul refacerii resurselor acesteia cu înlocuirea, dacă este cazul, a elementelor structurale și a sistemelor de echipamente inginerești, precum și pentru îmbunătățirea performanței operaționale Revizia include depanarea tuturor elementelor uzate, restaurarea sau înlocuirea (cu excepția înlocuirii complete a fundațiilor din piatră și beton, a pereților și cadrelor portante) pentru altele mai durabile și mai economice care îmbunătățesc performanța clădirilor care sunt reparate Teoretic, sunt posibile două opțiuni de reparație: în funcție de starea tehnică, când reparațiile sunt începute după ce apare o defecțiune și preventiv-preventiv, când reparațiile sunt efectuate înainte de apariția unei defecțiuni, de exemplu pentru a-l avertiza A doua opțiune este fezabilă din punct de vedere economic - pe baza studiului duratei de viață și a probabilității defecțiunilor, este posibil să se creeze un sistem de prevenire care să asigure întreținerea fără probleme a spațiilor Sistemul de reparații preventive programate constă în reparații periodice, al căror volum depinde de durata de viață a structurilor, precum și de materialele din care sunt realizate Reparația este stabilită în funcție de perioada de funcționare, iar volumul lucrărilor de reparație este determinată de starea tehnică Frecvența reparațiilor recomandate de documentele de reglementare pe exemplul clădirilor rezidențiale este dată în Tabel Tabelul Grup de clădiri rezidențiale după mărimea capitalului Periodicitatea reparațiilor, ani curent cu uzura generala a cladirii,% din capital până la peste - - - , - - - , - - - , - - - Nepotrivit Normele care guvernează durata medie de funcționare efectivă a clădirilor fără reparații sunt prezentate în tabel Tabelul Durata minimă de funcționare efectivă a clădirilor și instalațiilor Tipuri de clădiri rezidențiale, dotări comunale și sociale și culturale pe baza materialelor structurilor principale Durata de funcționare efectivă, ani înainte de reparația curentă înainte de revizia majoră Panou mare complet prefabricat, bloc mare, cu pereți din cărămidă, piatră naturală etc cu pardoseli din beton armat in conditii normale de functionare (cladiri rezidentiale) - - Sfârșitul mesei Clădiri cu un regim similar de temperatură și umiditate a spațiilor funcționale principale - La fel în condiții favorabile de funcționare, cu un regim de temperatură și umiditate menținut constant (muzee, arhive, biblioteci etc ) - - Același lucru în condiții severe de funcționare, umiditate ridicată, mediu de aer agresiv, fluctuații semnificative de temperatură (băi, spălătorii, piscine, băi balneo- și cu noroi etc ), precum și facilități exterioare (sport, divertisment etc ) - - Cu pereți din cărămidă, piatră naturală etc cu podele din lemn: din lemn, cu pereți din alte materiale în condiții normale de funcționare (cladiri de locuințe și clădiri cu condiții similare de temperatură și umiditate ale spațiilor funcționale principale) - - PARAMETRI CARE CARACTERIZează STAREA TEHNICĂ A CLĂDIRII Pentru caracteristicile tehnice ale stării structurilor individuale ale clădirii, devine necesar să se determine uzura fizică a acesteia Deteriorarea fizică este o valoare care caracterizează gradul de deteriorare a indicatorilor tehnici și a altor indicatori operaționali ai clădirii la un anumit moment în timp, având ca rezultat o scădere a costului structurii clădirii Uzura fizică este înțeleasă ca pierderea capacității portante a unei clădiri (rezistență, stabilitate) în timp, scăderea proprietăților de izolare termică și fonică, etanșeitatea la apă și aer Principalele cauze ale deteriorării fizice sunt impactul factorilor naturali, precum și procesele tehnologice asociate cu funcționarea clădirii Procentul de amortizare a clădirilor este determinat de durata de viață sau de starea reală a structurilor, folosind regulile de evaluare a amortizarii fizice, unde în tabele sunt stabilite semne de amortizare, o evaluare cantitativă și amortizarea fizică a structurilor și sistemelor determinată (în%) (Tabelul ) Purtarea fizică este stabilită: • pe baza inspecției vizuale a elementelor structurale și determinarea procentului de pierdere a proprietăților de funcționare a acestora din cauza uzurii fizice folosind tabele; • mod expert cu evaluarea duratei de viață reziduale; • prin decontare; • studiul ingineresc al clădirilor cu determinarea costului lucrărilor necesare pentru refacerea proprietăților sale operaționale Uzura fizică se determină prin adăugarea valorilor de uzură fizică a elementelor individuale ale clădirii: pereți, tavane, acoperișuri, pardoseli, dispozitive de ferestre și uși, precum și lucrări de finisare, dispozitive sanitare și electrice interne si alte elemente Tabelul Semne de uzură ale elementelor structurale ale clădirii Uzură fizică, % Semne de uzură Compoziția recomandată a lucrărilor de reparații Fundații coloane cu soclu din cărămidă Până la Defecte minore la subsol (fisuri, gropi locale) Întreținere Continuarea tabelului Uzură fizică, % Semne de uzură Domeniul de aplicare recomandat al lucrărilor de reparație - Prezența fisurilor, așchiilor, pierderea pietrelor individuale în partea supraterană a bazei și a stâlpilor Repararea bazei și a părții supraterane a stâlpilor de fundație - Distorsiuni, bombare a pick-up-ului, fisuri adânc deschise la bază; fisuri, așchii și pierderi semnificative de pietre în partea supraterană a stâlpilor Smvna subsol, repararea părții superioare a stâlpilor de fundație - Curbura liniilor orizontale ale pereților, așezarea secțiunilor individuale ale pereților, distorsiuni ale umpluturii ferestrelor și ușilor, distrugerea completă a soclului, dereglarea așezării stâlpilor Înlocuirea fundației și a plintei cu pereți suspendați Fundații bandă piatră Până la de fisuri minore la subsol și sub ferestrele de la primul etaj Reparații curente - Crăpături adânci separate de până la cm lățime, urme de umezeală pe soclu, flambaj ale anumitor secțiuni ale pereților subsolului Repararea zidăriei și amenajarea grinzilor de rand; repararea hidroizolațiilor orizontale - Bombare și curbură vizibilă a liniei de bază; prin fisuri la subsol cu dezvoltare pe toată înălțimea clădirii; flambajul pardoselilor și pereților subsolului Consolidarea sau schimbarea zidăriei secțiunilor individuale; refacerea hidroizolațiilor verticale și orizontale; instalarea curelelor de rigidizare pe pereții clădirii - Răspândit progresiv prin fisuri de-a lungul înălțimii clădirii; flambare semnificativă a solului și distrugerea pereților din subsol Înlocuirea fundației, repararea este nepractică treizeci Continuarea tabelului Uzură fizică, % Semne de uzură Compoziția recomandată a lucrărilor de reparații Fundații bandă bloc mare Până la Crăpături minore în subsol, încălcări locale ale stratului de tencuială a subsolului și pereților subsolului Reparații curente - Fisuri la rosturile dintre blocuri, eflorescențe și urme de umezeală pe pereții subsolului Umplerea rosturilor dintre blocuri; reparatii tencuieli, hidroizolatii si pavaj - Crăpături, ciobire și distrugere locală a blocurilor (armătura este vizibilă), leșierea soluției în rosturile dintre blocuri până la o adâncime de cm; pete umede pe subsol și pereții subsolului Sigilarea locurilor distruse, crăpături; refacerea hidroizolațiilor, armarea parțială a fundațiilor - Deteriorarea și distrugerea blocurilor pe scară largă; progresiv prin fisuri de-a lungul întregii înălțimi a clădirii, bombare a solului în subsol Schimbarea completă a fundației; repararea este impracticabila Pereți din blocuri mici și pietre Până la crăpături și gropi individuale ale firului de păr Întreținere - Intemperii parțiale a rosturilor și fisurilor din ipsos; coroziunea acoperirilor metalice ale părților proeminente Îmbinarea parțială a cusăturilor și fisurilor, repararea straturilor de protecție - Intemperii ale unor pietre, crăpături în rosturi, căderi de tencuială; marginile ciobite ale pietrelor; crăpături adânci în streașină Cusături de uns și pietre deteriorate; repararea tencuielii; reparație cornișă Continuarea tabelului Uzură fizică, % Semne de uzură Compoziția recomandată a lucrărilor de reparații - Crăpături adânci și pierderea pietrelor în streașină; căderea tencuielii Reașezarea streașinii, armarea zidăriei, refacerea tencuielii - Prin fisuri sedimentare și căderi din pietre în buiandrugi, cornișe și colțuri ale clădirii, ușoară abatere de la verticală și flambaj a secțiunilor individuale Fixarea secțiunilor individuale de pereți; schimbarea buiandrugurilor și a cornișelor - Fisuri verticale în piloni, distrugerea parțială și delaminarea pereților din zidărie; perturbarea parțială a legăturilor secțiunilor individuale Consolidarea pilonilor și reașezarea secțiunilor individuale ale pereților, fixarea pereților cu curele, grinzi etc - Tulburare larg răspândită a zidăriei restrânsă prin fixări temporare Repunerea integrală a pereților; repararea este impracticabila Pereții sunt din cărămidă Până la crăpături și gropi individuale ale firului de păr Întreținere - Fisuri adânci și căderea parțială a tencuielii sau deteriorarea cusăturilor la o adâncime de cm pe o suprafață de până la % Repararea tencuielii, chituirea, curățarea fațadei - Bombare și cădere parțială a tencuielii pe planul pereților din apropierea cornișelor și buiandrugurilor sau deteriorarea cusăturilor la o adâncime de cm pe o suprafață de până la %; ciobirea cărămizilor individuale; fisuri în zidăria cornișei și buiandrugii; urme de umezeală pe suprafețe Repararea tencuielii, ungerea rosturilor și cărămizilor prăbușite, curățarea fațadei, repararea cornișelor și buiandrugului Continuarea tabelului Uzură fizică, % Semne de uzură Compoziția recomandată a lucrărilor de reparații - Bombare larg răspândită și căderea tencuielii sau deteriorarea cusăturilor până la o adâncime de cm pe o suprafață de până la %; ciobirea și căderea din cărămizi individuale; eflorescență și umezeală Repararea pereților, cornișelor și buiandrugului deteriorați - Prin fisuri sedimentare în buiandrugi și sub deschideri de ferestre; pierderea masivă de cărămizi de pe buiandrugi, cornișe, colțuri ale clădirilor; abateri minore de la verticală și proeminențe Fixarea pereților cu curele, grinzi de rand etc ; schimbarea sau întărirea buiandrugurilor și cornișelor, întărirea pilonilor - Crăpături progresive larg răspândite, zidăria este stratificată pe alocuri și se dezasambla ușor, se observă deformarea și bombarea; fixari temporare pe alocuri Restaurea pana la % din pereti, intarirea si fixarea peretilor in sectiuni - Zidăria este complet nefuncțională și deformată, fixările temporare ale pereților sunt peste tot Reașezarea completă a pereților Repararea este imposibilă Pereți din blocuri mari și panouri Până la Yu Încălcarea acoperirilor părților proeminente ale fațadei; gropi mici individuale Reparație curentă - gropi în unele locuri ale stratului texturat - pete ruginite în apropierea gropilor, finisajul exterior este murdar Sigilați gropile, ungeți stratul texturat - Decojirea si dezlipirea mortarului in locurile rosturilor de calafat, urme de scurgeri prin rosturile din interiorul cladirii Etansarea rosturilor - Continuarea tabelului Deteriorare fizică, Semne de uzură Domeniul de aplicare recomandat al lucrărilor de reparație - Fisuri și gropi adânc deschise; pe alocuri, absența completă a mortarului în îmbinări, urme de scurgeri constante, îngheț și suflare Deschiderea, calafătul și etanșarea rosturilor - Fisuri diagonale la colțurile pilonilor, fisuri verticale de-a lungul buiandrugurilor la locurile de instalare a plăcilor de balcon și a copertinelor Armarea pilonilor și buiandrugii - Fisuri larg deschise verticale de peste m lungime de-a lungul rosturilor si corpului buiandrugului; încălcarea comunicării între unele tronsoane ale pereților Întărirea și întărirea unor tronsoane - Curbura vizibilă a liniilor orizontale și verticale ale pereților, distrugerea masivă a blocurilor sau panourilor Demontarea și remontarea pereților; repararea este impracticabila Tavane prefabricate din beton armat To Yu Fisuri în cusăturile dintre plăci Reparații curente - Deplasări minore ale plăcilor în înălțime (până la , cm); în unele locuri tavan neuniform; delaminarea stratului de nivelare Nivelarea suprafetei tavanului - Deplasarea semnificativă a plăcilor de pardoseală una față de alta; urme de umezeală în locurile în care plăcile se sprijină pe pereții exteriori Alinierea tavanului cu suspendarea plaselor de armare; instalarea dopurilor în golurile pardoselii - Fisuri ale firului de păr în deschiderile plăcilor; fisuri si umiditate pe placi si pe pereti in punctele de sprijin Intarirea punctelor de sprijin ale placilor; instalarea dopurilor în golurile pardoselii - Fisuri transversale în plăci fără expunerea la deformarea armăturii nu mai mult de '/ (span) Armarea plăcilor Continuarea tabelului Deteriorare fizică, Semne de uzură Domeniul de aplicare recomandat al lucrărilor de reparație - Fisuri transversale adânci în plăci cu armătură goală; deplasarea progresivă a plăcilor de podea una față de alta pe verticală cu mai mult de cm; deformari nu mai mult de jumatate de trava Armatura placilor si punctelor de sprijin - Fisuri adânci larg răspândite în plăci: plăci în afara planului cu deviații vizibile de peste / de deschidere Înlocuirea completă a plăcilor - Structură în pragul prăbușirii (deja începută pe alocuri) Înlocuirea completă a plăcilor Balcoane Până la Deteriorări minore ale straturilor de protecție metalice ale podelei de ciment și ale grilei de închidere Reparații curente - Urme de umiditate pe planul inferior al plăcii și pe secțiuni de perete adiacente balconului Pardoseala de ciment și hidroizolația au fost distruse pe alocuri Suprafața plăcii balconului este înclinată spre clădire Schimbarea hidroizolației prin montarea unei noi pardoseli de ciment: repararea scurgerilor și a acoperirilor pragului balconului - Pe planul inferior al plăcii sunt urme de rugină, pe alocuri iese armături și se observă urme de scurgere; consolele metalice sunt goale; garduri deteriorate Armarea placilor si consolelor, schimbarea hidroizolatiei - Placa are deformari, pe alocuri prin fisuri si gauri; elementele de fixare ale gardurilor au fost distruse; folosirea balconului este periculoasă Schimbarea balcoanelor Pentru a determina uzura fizică a structurilor, se examinează secțiunile lor individuale cu grade diferite de uzură Procentul întregii clădiri este definit ca media aritmetică a uzurii elementelor structurale individuale, ponderată cu ponderile lor specifice în costul total de înlocuire al obiectului: ȘI Cf= ?L/* , ( , ) '■= unde df este costul specific al unui anumit element structural sau al unui sistem de inginerie în costul total de înlocuire, %; I( - uzura unui element structural, constatata in timpul inspectiei tehnice, % Uzura fizică a structurilor în indicatori agregați și caracteristicile stării acestora sunt date în tabel Tabelul Uzura fizică și starea tehnică a structurilor Uzură fizică, % Estimare OOSTO-yaniya tehnice Caracteristici generale ale stării tehnice Costul aproximativ al reviziei, % din costul de înlocuire al elementelor structurale - Bine Fără deteriorare sau deformare Există unele defecte minore eliminate în timpul reparațiilor curente care nu afectează funcționarea elementului structural Reparațiile majore pot fi efectuate numai în zone separate cu uzură relativă până la - Satisfăcător Elementele structurale sunt în general potrivite pentru funcționare, dar necesită unele revizii, ceea ce este cel mai potrivit în această etapă - - Nesatisfăcător Funcționarea elementelor structurale este posibilă numai sub rezerva unei revizii semnificative - - Slab Starea elementelor structurale portante este de urgență, iar cele neportante sunt foarte dărăpănate Performanța limitată de către elementele structurale a funcțiilor lor este posibilă numai atunci când se efectuează măsuri de securitate sau o schimbare completă a unui element structural - În procesul de funcționare, clădirile sunt supuse învechirii, motivul principal pentru care este progresul tehnic Învechirea este o valoare care caracterizează gradul de discrepanță între principalii parametri care determină condițiile de viață, volumul și calitatea serviciilor prestate la cerințele moderne Esența sa constă în faptul că de-a lungul timpului, sub influența progresului tehnic continuu, apar discrepanțe între clădirile nou ridicate și cele vechi, o nepotrivire a clădirii cu scopurile sale funcționale din cauza nevoilor sociale în schimbare Aceasta constă în inconsecvența soluțiilor de arhitectură și amenajare cu cerințele moderne de supradensificare a clădirilor, într-un nivel insuficient de bun dispozitive, amenajarea teritoriului, în echipamente de inginerie învechite Clădirile vechi nu îndeplinesc adesea cerințele moderne ale oamenilor și cerințele moderne de producție fie în ceea ce privește dimensiunile, amenajarea, amplasarea spațiilor, aspectul exterior, fie în ceea ce privește echipamentul tehnic Aceste clădiri pot fi suficient de puternice, iar uzura lor fizică este neglijabilă, dar sunt "moral" depășite Prin urmare, este necesară reconstrucția, modernizarea, reorganizarea clădirii vechi pentru a o aduce în conformitate cu cerințele moderne Există două forme de uzură Învechirea primei forme este asociată cu o scădere a valorii clădirii față de valoarea acesteia în perioada de construcție, i e o scădere a costului lucrărilor de construcție pe măsură ce costul acestora scade (datorită schimbărilor în scara producției de construcții, creșterii productivității muncii) Perimarea celei de-a doua forme determină îmbătrânirea clădirii în raport cu cerințele de amenajare a spațiului, sanitar-igienică, structurale și de altă natură existente la momentul evaluării Nerespectarea cerințelor de mai sus constă în defecte de planificare și nerespectarea elementelor structurale ale clădirii cu cerințele moderne (adică performanță termică nesatisfăcătoare, izolare fonică etc ), precum și în absența sau calitatea nesatisfăcătoare a echipamentelor inginerești elemente DURATA DE UTILIZARE A CLĂDIRILOR Cerințe de performanță a clădirii Durata de viață a unei clădiri este înțeleasă ca durata funcționării sale fără probleme, sub rezerva implementării măsurilor de întreținere si repara Durata funcționării fără defecțiuni a elementelor clădirii, a sistemelor și echipamentelor sale nu este aceeași La determinarea duratei de viață normative a unei clădiri, se ia durata de viață medie fără probleme a principalelor elemente portante - fundații și pereți Durata de viață a altor elemente poate fi mai mică decât durata standard de viață a clădirii Prin urmare, în timpul funcționării clădirii, aceste elemente trebuie înlocuite, eventual de mai multe ori Uzura clădirilor și structurilor este că structurile individuale și clădirile în ansamblu își pierd treptat calitățile și rezistența inițială Determinarea duratei de viață a elementelor structurale este o sarcină dificilă, deoarece rezultatul depinde de un număr mare de factori care afectează uzura (Tabelul ) Pe toată durata de viață a clădirii, elementele și sistemele de inginerie sunt supuse întreținerii și reparațiilor Frecvența lucrărilor de reparații depinde de durabilitatea materialelor din care sunt realizate structurile și sistemele de încărcare inginerească, de influențele mediului și de alți factori Durata de viață normativă a elementelor de construcție se stabilește ținând cont de implementarea măsurilor de funcționare tehnică Obiectivul exploatării tehnice a clădirilor este eliminarea deteriorării fizice și morale a structurilor și asigurarea performanței acestora Fiabilitatea elementelor este asigurată la efectuarea unui set de măsuri pentru întreținerea și repararea clădirilor Fiabilitatea este proprietatea unui element de a îndeplini funcții menținând în același timp performanța în limitele specificate pentru o perioadă necesară Fiabilitatea unei clădiri este determinată de fiabilitatea tuturor elementelor sale Tabelul Durata de viață minimă a elementelor structurale ale clădirilor Elemente ale clădirilor rezidențiale Durată de viață, ani Fundații Beton, beton armat (bandă și grămadă), moloz pe mortar de ciment - Dărâmături pe mortar de var - Coloană de grohotiș sau beton - Caramida - Pereți și rame Cadre din beton armat și oțel Pereți: din cărămizi sau din pietre goale din ceramică, cărămizi portante de , grosime sau autoportante (cu cadru portant din beton armat sau oțel) până la , cărămizi grosime zidărie ușoară panou mare bloc mare din beton mic și pietre de beton ușor din zgură monolitică, beton de argilă expandată etc Îmbinări ale panourilor și blocurilor de pereți prefabricați Suprapuneri Pe bolti de caramida, beton sau beton armat - Beton armat prefabricat din panouri de dimensiuni mari (pardoseli, dale) in cladiri din piatra, in special capital - Jeleu prefabricat - ambele ionice din panouri de dimensiuni mari (pardoseli, plăci) cu o grosime a peretelui de până la , cărămizi - Același lucru în clădirile cu panouri mari și în clădirile cu pereți de cărămidă din zidărie ușoară Beton armat monolit - Continuarea tabelului Elemente ale clădirilor rezidențiale Durată de viață, ani Beton armat prefabricat din elemente de dimensiuni mici si mijlocii, beton armat prefabricat monolit - Pe grinzi de otel cu umplutura din beton armat (monolit sau prefabricat), cu umplutura bolta de caramida - Pe grinzi de lemn, interplan tencuit pe grinzi de oțel cu umplutură inter-grinzi de lemn La fel și la instalațiile sanitare Aceeași mansardă Pe grinzi de lemn, ușoare, netencuite Podele acoperite Placi ceramice, terrazzo Ciment Scândura canelată: la etajele la sol Parchet: stejar pe lamele la fel si pe mastic fag pe șine la fel si pe mastic mesteacăn și aspen pe șine la fel si pe mastic Din parchet Din plăci de fibre dure Din linoleum - Din plăci PVC scari Din elemente prefabricate din beton armat de mari dimensiuni - Continuarea tabelului Elemente ale clădirilor rezidențiale Durată de viață, ani Beton armat monolit - Din piatră, beton, trepte din beton armat de-a lungul stringurilor de oțel și metal - Lemn Balcoane și verande Balcoane: din plăci de mari dimensiuni din beton armat același lucru pentru grinzile cantilever din oțel Paravane Caramida, beton, blocuri ceramice etc - Beton armat, beton de gips "pe camera" - Placi de ipsos, beton ușor Interior tencuit din lemn La fel și în instalațiile sanitare Învelit cu tencuială uscată pe un cadru de lemn Usi si ferestre din lemn Umplerea ferestrelor și a balcoanelor Umpluturi usi: intra-apartament intrarea in apartamentul intrarea în clădire Finisaj interior Tencuiala: pe pereti de piatra de-a lungul pereților și pereților despărțitori Plac: plăci ceramice tencuiala uscata Colorarea în apartamente: compoziții pe bază de apă formulări de emulsie I Sfârșitul tabelului Elemente ale clădirilor rezidențiale Durată de viață ani Colorarea caselor scărilor: compoziții de apă formulări de emulsie Vopsirea cu compoziții fără apă (ulei, vopsele alchidice, emailuri, lacuri etc ) a pereților, tavanelor, tâmplăriei, pardoselilor, caloriferelor, conductelor, balustradelor scărilor - Tapetare - Finisaj exterior Placare: piatra naturala - gresie texturata ceramica si ciment - gresie de covor Tencuiala Terrazit Tencuiala de caramida cu mortar complex mortar de var Vopsire pe beton sau tencuială: mortar de var silicat polimer vopsele siliconice Pictură în ulei pe lemn Vopsirea acoperișului cu compoziții în ulei Fiabilitatea este o proprietate care asigură o astfel de temperatură-umiditate normativă și condiții confortabile ale incintei, în care indicatorii de performanță (căldură, umiditate, aer, protecție fonică) sunt menținute în limitele de reglementare specificate, rezistența și funcțiile decorative pentru o perioadă dată de Operațiune Fiabilitatea se caracterizează prin următoarele proprietăți principale: întreținere, stocare, durabilitate, funcționare fără defecțiuni Mentenabilitatea - capacitatea elementelor de construcție pentru a preveni, detecta și elimina defecțiunile și daunele prin efectuarea de întreținere și efectuarea de reparații programate și neprogramate Sustenabilitate - capacitatea elementelor individuale de a rezista la efectele negative ale depozitării defectuoase, transportului, îmbătrânirii înainte de instalare, precum și clădirii în ansamblu înainte de punere în funcțiune și în timpul reparațiilor Durabilitate - menținerea performanței până la apariția stării limită cu întreruperi pentru lucrările de reparații și reglaje și eliminarea defecțiunilor bruște Fiabilitatea este menținerea operabilității fără întreruperi forțate pentru un timp specificat înainte de prima sau următoarea defecțiune Eșecul este un eveniment constând în pierderea operabilității unei structuri sau a unui sistem ingineresc Fiabilitatea este considerată raportul dintre numărul de elemente de același tip care pot funcționa fără defecțiuni pentru o anumită perioadă de timp și numărul total al acestor elemente: P = njn, ( , ) unde P este fiabilitatea elementului; n este numărul de elemente de un anumit tip care au fost monitorizate și au funcționat impecabil pentru un anumit timp; n este numărul total de elemente de un anumit tip care au fost observate La înlocuirea elementelor individuale, fiabilitatea acestora crește, dar nu ajunge la original, deoarece în structuri există întotdeauna uzură reziduală a elementelor politisti care nu se schimba pe toata perioada de functionare Acest model este cauza uzurii normale a clădirii Durabilitatea optimă a clădirilor este determinată ținând cont de costurile viitoare ale funcționării acesteia pe întreaga durată de viață Costurile reduse P, care sunt suma investițiilor de capital principale și asociate Z, Z' și costurile anuale de exploatare, ținând cont de coeficienții standard de eficiență Ek, E'n, ar trebui să fie minime: P \u d K + EHZ + E ^ Z '-b min, ( ) unde K este costul mediu al unei revizii majore, frecați Transformările matematice corespunzătoare oferă o expresie pentru determinarea duratei optime de viață a unei clădiri, costul unui cost inițial unic pentru construcția căruia este Z rub Soluțiile de planificare și proiectare a spațiului asigură reparații în t ani cu un cost mediu de reparație de K rub Numărul total de reparații pentru durata de viață standard n (ani): ^general ( - ) unde t] - (l - ) este un coeficient care ia în considerare dependența disproporționată a costului unei revizii majore de numărul său de serie Analizând expresia ( ), ajungem la concluzia că valoarea perioadei optime depinde de costul mediu al reviziei K, perioada de revizie /p, valoarea costurilor inițiale pentru construcția clădirii Z Cu cât sunt mai rar reparate elementele structurale și cu cât costul acestor reparații este mai mic, cu atât durata optimă de viață a elementelor și a clădirii în ansamblu este mai mare Fiecare clădire trebuie să îndeplinească o serie de cerințe tehnice, economice, arhitecturale, artistice și operaționale Cerințele operaționale sunt împărțite în generale și speciale Cerințele generale se aplică tuturor clădirilor, speciale - unui anumit grup de clădiri care diferă în scop sau tehnologie de producție Cerințele operaționale generale și speciale sunt cuprinse în normele și caietul de sarcini pentru proiectarea clădirilor Cerințele speciale determinate de scopul clădirii sunt reflectate în termenii de referință pentru proiectare Cerințele operaționale sunt impuse clădirilor pe baza soluțiilor de planificare și proiectare a spațiului adoptate, care asigură costuri minime pentru întreținerea și repararea structurilor și sistemelor inginerești La proiectarea clădirilor și structurilor, este necesar să se asigure o serie de cerințe: • Elementele structurale și sistemele de inginerie trebuie să aibă suficientă fiabilitate, să fie disponibile pentru lucrări de reparații, să elimine defecțiunile și defecțiunile apărute, să fie disponibile pentru reglaj și reglaj în timpul funcționării; • Elementele structurale si sistemele de inginerie trebuie sa aiba aceeasi durata de viata la revizie sau o valoare apropiata; • trebuie luate măsuri pentru a controla starea tehnică a clădirii, pentru a menține operabilitatea sau funcționalitatea acesteia; • pregătirea pentru exploatarea sezonieră trebuie efectuată prin cele mai accesibile și mai economice metode; • clădirea trebuie să dispună de dispozitive și spații necesare pentru cazarea personalului de exploatare care să îndeplinească cerințele documentelor de reglementare; • Spațiile și teritoriul adiacent trebuie să respecte cerințele sanitare și igienice CAPITALITATEA CLĂDIRILOR Odată cu funcționarea pe termen lung a clădirii, structurile și echipamentele sale se uzează Sub influența negativă a mediului, structurile își pierd rezistența, se prăbușesc, putrezesc și se corodează Durata de viață a structurilor depinde de material, tipul structurii, condițiile de funcționare Aceleași elemente, în funcție de scopul clădirii, au durate de viață diferite Durata de viață a structurilor este înțeleasă ca perioada calendaristică în care, sub influența diferiților factori, acestea ajung într-o stare în care operarea ulterioară devine imposibilă, iar restaurarea nu este fezabilă din punct de vedere economic Durata de viață include timpul petrecut cu reparații Durata de viață a unei clădiri este determinată de durata de viață a structurilor neînlocuibile, fundațiilor, pereților, cadrelor Determinarea duratei de viață a elementelor structurale este o sarcină complexă, deoarece depinde de un număr mare de factori care contribuie la uzură Durata de viață standard este stabilită de SNiP și este un indicator mediu care depinde de valorificarea clădirilor Potrivit capitalei, clădirile rezidențiale, în funcție de materialul pereților și tavanelor, sunt împărțite în șase grupe (Tabelul ) Tabelul Clasificarea clădirilor rezidențiale în funcție de materialul pereților și tavanelor Grup de clădiri Tip de clădiri Fundații Pereți Tavane Durată de viață, ani Mai ales capital Piatra si beton Caramida, bloc mare panou mare Beton armat II Obișnuit Aceeași Cărămidă și bloc mare Beton armat sau mixt III Piatră ușoară Greutate ușoară din cărămidă, blocuri de cemento și rocă din cochilie Lemn sau beton armat IV Lemn, mixt chirpici Dărâmături cu bandă Lemn mixt Lemn V Cadru panou prefabricat, chirpici, chirpici, semi-cherestea Pe "scaune" din lemn sau stâlpi de moloz Cadru chirpici De asemenea VI Cadru trestie - - - Prima grupă de valorificare a clădirilor rezidențiale include clădirile din piatră, în special cele capitale, durata de viață standard a unor astfel de clădiri este de de ani Introducerea elementelor din materiale cu o durată de viață mai scurtă în compoziția clădirii duce la o scădere a duratei de viață standard a clădirii în în general De exemplu, al șaselea grup de capital include clădiri ușoare cu o durată de viață de ani Pentru fiecare grupă se stabilesc performanța necesară, durabilitatea și rezistența la foc a clădirilor Rezistența și stabilitatea clădirii depind de rezistența și stabilitatea structurii sale, de fiabilitatea fundației Sunt utilizate materiale de construcție adecvate pentru a asigura durabilitatea și rezistența la foc necesare principalelor elemente structurale ale clădirilor Clădirile publice sunt împărțite în nouă grupe în funcție de mărimea capitalului și de materialul utilizat pentru pereți și tavane (Tabelul ) Clădirile industriale sunt împărțite în patru grupe în funcție de capital Prima grupă include clădirile care sunt supuse celor mai înalte cerințe, a patra grupă include clădirile cu rezistența și durabilitatea minimă necesară, calitatea finisajului, gradul de echipare cu sisteme și produse inginerești și sanitare Durabilitatea structurilor este durata de viață a acestora fără pierderea calităților necesare într-un anumit mod de funcționare și în condiții climatice date Au fost stabilite patru grade de durabilitate a structurilor de închidere: gradul I - o durată de viață de cel puțin de ani; al doilea - de ani; al treilea - cel puțin - de ani; al patrulea - până la de ani Cerințele la foc pentru clădiri stabilesc gradul necesar de rezistență la foc al clădirii, care este determinat de gradul de inflamabilitate și rezistența la foc a principalelor structuri și materiale ale acesteia, în funcție de scopul funcțional Tabelul Clasificarea clădirilor publice în funcție de materialul pereților și tavanelor Grup de clădiri Construcția clădirilor Durată de viață, ani În special clădiri capitale cu un cadru din beton armat sau metal, umplute cu materiale de piatră II Clădiri de capital cu ziduri din piatră bucată sau bloc mare; stâlpi sau stâlpi din beton armat sau cărămidă; pardoseli din beton armat sau piatră; bolti pe grinzi metalice III Clădiri cu pereți din pietre bucăți sau blocuri mari; stâlpi și stâlpi din beton armat sau cărămidă; podele din lemn IV Clădiri cu pereți din zidărie ușoară; stâlpi și stâlpi din beton armat sau cărămidă; podele din lemn V Cladiri cu zidarie usoara; coloane și stâlpi din cărămidă sau lemn; podele din lemn VI Clădiri din lemn cu pereți din bușteni sau bloc VII Clădiri din lemn, cadru și panouri VIII Reed și alte clădiri ușoare IX Corturi, pavilioane, tarabe și alte clădiri ușoare ale organizațiilor comerciale DEPENDENȚA DE UZURĂ A SISTEMELOR ȘI STRUCTURILOR INGINERIE DE LA NIVELUL DE FUNCȚIONARE A LOR La evaluarea stării tehnice a echipamentelor inginerești ale clădirilor și structurilor se stabilește valoarea deprecierii fizice și morale Instalatii sanitare si de canalizare menajere, echipamente de incalzire Frecarea, armăturile și rețelele de încălzire și alimentare cu apă caldă, sistemele de ventilație și aer condiționat sunt supuse înlocuirii complete cu uzură fizică de % sau mai mult Uzura fizică la momentul evaluării sale este exprimată prin raportul dintre costul măsurilor de reparații necesare în mod obiectiv care elimină deteriorarea echipamentelor de inginerie și costul de înlocuire a acestora Uzura fizică a sistemelor sau a secțiunilor acestora se evaluează prin compararea semnelor de uzură identificate în urma examinării vizuale și instrumentale cu valorile acestora date în tabel , - , Tabelul Semn Deteriorare fizică, % Domeniul aproximativ de activitate Slăbirea garniturilor de presare, garnituri ale mixerelor și supapelor, încălcări individuale ale izolației termice a rețelei și a ascensoarelor - Umplerea cutiei de presa, înlocuirea garniturilor, izolarea termică a conductelor (în unele locuri) Scurgeri prin picurare în locurile conexiunilor filetate ale conductelor și supapelor de legătură; încălcarea funcționării suporturilor individuale de prosoape încălzite (scurgeri, deteriorarea culorii, urme de reparație); încălcări ale izolației termice a autostrăzilor și a rampelor; Deteriorări cauzate de coroziune în anumite locuri ale autostrăzilor - Înlocuirea parțială a supapelor de închidere și a suporturilor individuale de prosoape încălzite, înlocuirea conductelor în anumite locuri ale autostrăzilor, refacerea izolației termice Sfârșitul tabelului Semn Deteriorare fizică, Domeniul aproximativ de lucru Funcționare defectuoasă a mixerelor și supapelor; urme de reparare a conductelor și autostrăzilor (cleme, petice, înlocuire tronsoane individuale); lucru nesatisfăcător al suporturilor de prosoape încălzite; coroziunea semnificativă a conductelor - Înlocuirea supapelor, malaxorelor, suporturilor pentru prosoape încălzite; înlocuirea parțială a conductelor și a conductelor principale Defecțiune a sistemului: defecțiune a supapelor de închidere, robinete, suporturi de prosoape încălzite, urme de reparații mari ale sistemului sub formă de cleme, înlocuiri parțiale, sudură; coroziunea elementelor sistemului - Înlocuirea completă a măturarii | Noi Tabelul Semn Deteriorare fizică, Domeniul aproximativ de lucru Slăbirea garniturilor și umplerea supapelor de închidere, încălcarea culorii dispozitivelor de încălzire și a ascensoarelor, încălcarea izolației termice a autostrăzilor și, în unele locuri, - Înlocuirea garniturilor, etanșarea cutiilor de presa, refacerea izolației termice a țevilor (în locuri) Scurgeri prin picurare în locurile supapelor de legătură, aparatelor și în secțiunile aparatelor de încălzire; cleme separate pe coloane și autostrăzi; încălcări semnificative ale izolației termice a autostrăzilor, urme de reparare a încălzitoarelor - Înlocuirea parțială a supapelor, dispozitivelor individuale de încălzire, înlocuirea coloanelor și a secțiunilor individuale de autostrăzi; refacerea izolației termice; repararea si reglarea radiatoarelor S Sfârșitul mesei Semn Deteriorare fizică, % Domeniul aproximativ de activitate Scurgeri prin picurare în aparatele de încălzire și punctele lor de legătură; urme de scurgeri în aparatele de încălzire, urme de refacere a acestora, un număr mare de cleme pe coloane și în autostrăzi, urme de reparare a acestora în locuri separate și înlocuire selectivă; coroziunea conductelor de autostrăzi; funcționarea nesatisfăcătoare a radiatoarelor - Înlocuirea rețelei, înlocuirea parțială a coloanelor și a dispozitivelor de încălzire, refacerea izolației termice, înlocuirea radiatoarelor Deteriorări masive ale conductelor (montări și conducte), deteriorare severă de rugina, urme de reparații în locuri separate (cleme, sudură), funcționare defectuoasă a dispozitivelor de încălzire și supapelor, fierberea acestora; încălcarea semnificativă a izolației termice a conductelor - Înlocuirea completă a sistemului Tabelul Semn Deteriorare fizică, % Domeniul aproximativ de activitate Slăbirea garniturilor și garniturilor de la robinete și supape; există scurgeri de apă în unele rezervoare de spălare, deteriorarea vopsirii conductelor pe alocuri - Presetupe de umplere, schimbarea garniturilor la supapele de oprire, repararea și reglarea rezervoarelor de spălare Sfârșitul mesei Semn Deteriorare fizică, % Domeniul aproximativ de activitate Scurgeri prin picurare în locurile robinetelor și supapelor de legătură; deteriorarea individuală a conductelor (fistule, scurgeri); deteriorarea coroziunii secțiunilor individuale ale conductelor; scurgeri de apă în % din aparate și rezervoare de spălare - Înlocuirea parțială a robinetelor și supapelor, repararea secțiunilor individuale de conducte, restabilirea culorii conductelor Dereglarea fitingurilor și a rezervoarelor de apă (până la %); urme de reparare a conductelor (cleme, sudură, înlocuirea secțiunilor individuale); coroziunea semnificativă a conductelor; deteriorări de până la % la rezervoarele de spălare (fisuri, pierderea capacelor, mânere) - Înlocuirea supapelor de închidere, înlocuirea parțială a rezervoarelor de spălare, înlocuirea secțiunilor individuale de conducte, vopsirea conductelor Defectarea completă a sistemului, defecțiunea supapelor de oprire, un număr mare de cleme, urme de înlocuire a conductelor în locuri separate, coroziune extinsă a elementelor sistemului, deteriorarea până la % din rezervoarele de spălare - Înlocuirea completă a sistemului Tabelul Semn Deteriorare fizică, Domeniul aproximativ de lucru Slăbirea locurilor de conectare a dispozitivelor; deteriorarea stratului emailat al chiuvetelor, chiuvetelor, chiuvetelor, aanelor pe o suprafață de până la % din suprafața acestora; fisuri în conductele din materiale polimerice - Etanșarea rosturilor, repararea țevilor pe alocuri Sfârșitul tabelului Semn Deteriorare fizică, Domeniul aproximativ de lucru Prezența scurgerilor la punctele de conectare a dispozitivelor până la % din cantitatea totală; deteriorarea stratului emailat al chiuvetelor, chiuvetelor, chiuvetelor, căzilor de baie până la % din suprafața acestora; deteriorarea chiuvetelor ceramice și vaselor de toaletă (așchii, crăpături, gropi) până la % din numărul acestora; deteriorarea locurilor individuale ale conductelor din fontă, daune semnificative ale conductelor din materiale polimerice - Sigilarea punctelor de conectare a dispozitivelor și repararea conductelor din fontă în anumite locuri, înlocuirea parțială a conductelor de perclorovinil (PVC); înlocuirea dispozitivelor individuale Scurgeri masive la punctele de conectare a dispozitivelor; deteriorarea stratului de email al chiuvetelor, chiuvetelor de baie, chiuvetelor până la % din suprafața acestora; deteriorarea chiuvetelor ceramice și vaselor de toaletă până la % din numărul acestora; deteriorarea conductelor din fontă, deteriorarea masivă a conductelor din materiale polimerice - Înlocuirea parțială a conductelor și a dispozitivelor, înlocuirea conductelor din PVC Defecțiunea sistemului daune pe scară largă a dispozitivelor; urme de reparații (cleme, etanșare și înlocuire a secțiunilor individuale) - Înlocuirea completă a sistemului Tabelul Semne Deteriorare fizică, Domeniul aproximativ de lucru Deteriorări minore în butoi, blocarea supapelor de încărcare - Eliminarea avariilor minore Sfârșitul mesei Semne Deteriorare fizică, % Domeniul aproximativ de lucru Funcționare defectuoasă a supapelor de încărcare, scurgeri în conexiunile prize, găuri de lucru în portbagaj al jgheabului de gunoi, coroziunea pieselor metalice - Absența sau spargerea pieselor metalice ale trapelor de încărcare, găuri mari și slăbire a îmbinărilor secțiunii arborelui, spargerea buncărului cu porți, defecțiuni în stivele camerei de ventilație a jgheabului de gunoi - Slăbirea completă a puțului jgheabului de gunoi, absența sau defectarea dispozitivelor de încărcare, distrugerea camerei de ventilație și defecțiuni în camera de colectare a gunoiului - Înlocuirea completă a puțului și a camerei de ventilație, repararea camerei de colectare a gunoiului Dacă în timpul funcționării unele elemente ale sistemului au fost înlocuite cu altele noi, uzura fizică a sistemului Ф este specificată prin calcul pe baza duratei de viață a elementelor individuale Tzkpl conform graficelor date în [ ] SISTEM DE REPARAȚII PREVENTIVE PROGRAMATE Reglementări privind efectuarea reparațiilor preventive programate Sistemul de întreținere preventivă (PPR) este un ansamblu de structuri organizatorice și tehnice S unele masuri de intretinere a cladirii conform unui plan dinainte planificat Sarcinile principale ale sistemului PPR sunt prevenirea uzurii premature a tuturor elementelor de construcție, asigurarea și menținerea fiabilității funcționării acestora, reducerea costurilor și îmbunătățirea calității lucrărilor de reparații Analiza arată că, în lipsa unei organizări clare a sistemului PPR, costurile reparațiilor majore cresc de - ori Sistemul PPR include revizii preventive (complexe) programate, revizii selective, inspectarea structurilor clădirii, inspecția și reglarea sistemelor sanitare și a echipamentelor inginerești, inspecții și reparații curente de urgență Revizia preventivă programată prevede refacerea uzurii tuturor structurilor și echipamentelor inginerești, dacă starea lor tehnică necesită reparații Condiția pentru numirea unei clădiri pentru o revizie planificată nu este prezența defecțiunilor, ci durata de viață a acestor elemente Sistemul PPR prevede implementarea următoarelor măsuri tehnice: • determinarea structurilor și echipamentelor inginerești de reparat, • determinarea tipului și naturii lucrărilor de reparații; • determinarea duratei ciclurilor de revizie și a structurii acestora; • planificarea lucrărilor de reparații; • organizarea lucrărilor de reparații; • furnizarea documentației de proiectare și deviz; • asigurarea lucrărilor de reparații și întreținere cu materiale și piese de schimb necesare; • organizarea bazei de producţie pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii; • organizarea serviciului PPR; • aplicarea celor mai noi metode de reparare și metode de restaurare a elementelor uzate ale clădirii; • introducerea regulilor de funcționare și siguranță; • organizarea controlului calităţii reparaţiilor Evaluarea stării tehnice a elementelor structurale ale clădirii și a clădirii în ansamblu Scopul studiului tehnic este de a determina starea tehnică reală a clădirii și a elementelor acesteia, pentru a obține o evaluare cantitativă a indicatorilor efectivi ai calității structurilor (rezistență, rezistență la transferul de căldură etc ), ținând cont de modificările care au loc în timp, pentru a stabili compoziția și domeniul de aplicare a reparațiilor majore sau a reconstrucției la instalație În funcție de obiectivele inspecției și de perioada de funcționare a clădirii, sistemul de inspecție tehnică a stării clădirilor rezidențiale include următoarele tipuri de control: • control instrumental de acceptare a stării tehnice a clădirilor rezidențiale reparate capital (reconstruite), • Controlul instrumental al stării tehnice a clădirilor de locuit în timpul controalelor programate și neprogramate (control preventiv), precum și în timpul unei inspecții tehnice continue a fondului de locuințe; • inspecția tehnică a clădirilor de locuit pentru proiectarea reparațiilor majore și reconstrucției; • inspecția (examinarea) tehnică a clădirilor de locuit în caz de deteriorare a structurilor și accidente în timpul exploatării În timpul controlului instrumental de recepție, se verifică selectiv conformitatea lucrărilor de construcție și instalare (reparații și construcție) finalizate cu proiectul, codurile și regulile de construcție, standardele și alte documente de reglementare aplicabile, se stabilește conformitatea caracteristicilor condițiilor de temperatură și umiditate ale incintei cu cerințele sanitare și igienice pentru clădirile rezidențiale pentru a determina gradul de pregătire a unei clădiri rezidențiale pentru ocupare și a oferi clientului o opinie tehnică bazată pe rezultatele controlului instrumental de recepție Controlul preventiv se efectuează în procesul de inspecții programate și extraordinare și în pregătirea Actului privind starea tehnică a unei clădiri rezidențiale pentru transferul fondului de locuințe O cercetare tehnică continuă a fondului de locuințe este efectuată de specialiști ai organizației de întreținere a locuințelor sub îndrumarea tehnică și organizatorică a specialiștilor din organizarea proiectării sistemului locativ și serviciilor comunale Inspecția (examinarea) tehnică a clădirilor de locuit în caz de deteriorare a structurilor și accidente în timpul exploatării se efectuează în modul stabilit de "Regulamentul privind procedura de investigare a cauzelor producerii accidentelor (prăbușirilor) clădirilor, structurilor, părților acestora și structurilor elemente" Atunci când efectuează lucrări de inspecție tehnică a clădirilor, acestea sunt ghidate de VSN - (p) "Reguli de siguranță pentru efectuarea inspecțiilor tehnice ale clădirilor rezidențiale pentru proiectarea reparațiilor majore" Controlul instrumental al stării tehnice a structurilor și echipamentelor inginerești se efectuează sistematic pe toată durata de viață a clădirii în timpul controalelor programate și extraordinare În timpul controalelor, se identifică defecțiunile și motivele apariției acestora, se precizează sfera lucrărilor la reparațiile curente și se face o evaluare generală a stării tehnice a clădirii În timpul unei inspecții generale, sunt examinate toate structurile clădirii, echipamentele de inginerie, decorațiunile și amenajările exterioare În timpul unei inspecții extraordinare, sunt examinate elemente ale echipamentului ingineresc sau elemente structurale individuale ale clădirii Inspecțiile neprogramate se efectuează în cazul deteriorării sau întreruperii structurilor clădirii și a echipamentelor de inginerie Dacă în timpul inspecțiilor sunt detectate daune ale structurilor, ceea ce poate duce la o scădere a capacității portante și a stabilității, la prăbușirea structurilor individuale sau la o întrerupere gravă a funcționării normale a echipamentelor, organizația de întreținere a locuințelor trebuie să ia măsuri pentru a asigura siguranța oamenilor și opri dezvoltarea ulterioară a daunelor Procedura de numire a unei clădiri pentru reparații majore Revizia este o reparație cu scopul de a restabili resursele echipamentelor inginerești cu înlocuirea, dacă este necesar, a elementelor structurale individuale și a sistemelor de echipament ingineresc în ansamblu, precum și îmbunătățirea performanței operaționale Revizia include depanarea tuturor pieselor uzate, restaurarea sau înlocuirea lor cu altele mai durabile și mai economice care măresc performanța De asemenea, în timpul reviziei, se dotează tipurile de echipamente inginerești lipsă pentru a asigura economia de energie, măsurarea și reglarea consumului de căldură, apă rece și caldă, energie electrică și gaz În timpul reviziei clădirii, efectuată la ani de la punerea sa în funcțiune, conductele și echipamentele expirate sunt înlocuite complet Reparațiile capitale la casele supuse demolării, a căror restaurare și îmbunătățire este nepotrivită să fie efectuată în următorii ani, pot fi efectuate ca excepție numai în măsura în care asigurarea unor condiții de viață sigure și sanitare în ele pentru restul perioadei Datele planificate pentru începerea și finalizarea lucrărilor de revizie a clădirilor de locuit se stabilesc conform normelor pe durata lucrărilor de revizie a clădirilor rezidențiale și publice și a dotărilor urbane De regulă, clădirea (obiectul) ca întreg sau o parte a acesteia (secțiunea, mai multe secțiuni) ar trebui să fie construită pentru reparații majore Dacă este necesar, pot fi efectuate reparații majore ale elementelor individuale ale unei clădiri sau instalații, precum și îmbunătățiri externe Proiectarea reparațiilor capitale ale clădirilor rezidențiale se realizează pe baza planurilor pe termen lung, cincinal și anual aprobate în ordinea stabilită Desemnarea unei clădiri pentru reparații majore se realizează ținând cont de deteriorarea sa fizică, valoarea arhitecturală și istorică, și cu determinarea fezabilității conservării acestei clădiri în viitor Intocmirea si analiza documentatiei tehnice pentru revizie Pentru producția de reparații majore, organizațiile de proiectare și proiectare și sondaje dezvoltă documentație de proiectare și estimare Elaborarea unei astfel de documentații pentru revizia clădirii prevede: • efectuarea unui sondaj tehnic, determinarea fizică și uzură a obiectului de proiectare; • intocmirea devizelor de proiectare pentru toate solutiile de proiectare pentru reamenajare, realocarea functionala a spatiilor, inlocuirea structurilor, sistemelor ingineresti sau reamenajarea acestora, amenajarea teritoriului si alte lucrari similare; • studiu de fezabilitate pentru reparații capitale și reconstrucție; • elaborarea unui proiect de organizare a reparațiilor majore și reconstrucției, precum și a unui proiect de realizare a lucrărilor, care este în curs de dezvoltare de către un antreprenor Intervalul de timp dintre aprobarea devizelor de proiectare și începerea lucrărilor de reparații și construcție nu trebuie să depășească ani Studiul tehnic pentru proiectarea reparațiilor majore ale clădirilor constă în următoarele etape: examinarea pregătitoare, generală și detaliată a clădirii, întocmirea unui raport tehnic În etapa pregătitoare se efectuează studiul materialelor de arhivă, normele conform cărora s-a realizat proiectarea, colectarea materialelor sursă și ilustrative Scopul inspecției generale este de a se familiariza în prealabil cu clădirea și de a întocmi un program pentru o inspecție detaliată a structurilor În timpul unei inspecții generale a clădirii, se efectuează următoarele lucrări: • determinarea schemei structurale a cladirii, identificarea structurilor portante pe etaje si amplasarea acestora; • analiza deciziilor de planificare în combinație cu schema structurală; • inspectați și fotografiați structuri de acoperiș, blocuri de uși și ferestre, scări, structuri portante, fațade; • conturaţi locurile de lucrări, deschideri, sondaje ale structurilor, în funcţie de scopul ridicării clădirii; • studierea caracteristicilor zonelor apropiate ale teritoriului, amenajarea verticală, starea de îmbunătățire a sitului, organizarea scurgerii apelor de suprafață; • determinarea prezenței în apropierea clădirii a ravenelor umplute, a dolinelor termocarstice, a zonelor de alunecări de teren și a altor fenomene geologice periculoase; • să evalueze amplasarea clădirii în dezvoltare în ceea ce privește remangamentul în conductele de fum, gaz și ventilație În timpul unei examinări detaliate, se lucrează la deschiderea structurilor, testarea probelor selectate, verificarea și evaluarea deformațiilor, determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale structurilor, materialelor, solurilor etc folosind unelte, instrumente, echipamente de testare Avizul tehnic privind un studiu detaliat al clădirii pentru proiectarea reviziei acesteia conține o listă de date documentare, pe baza cărora s-a întocmit concluzia: istoria structurii; descrierea zonei înconjurătoare și a stării generale a clădirii conform inspecției externe; determinarea deprecierii fizice și morale a clădirii; descrierea structurilor clădirii, caracteristicile și starea acestora; desene ale structurilor clădirii cu detalii și măsurători; calculul sarcinilor active și calculele de verificare a structurilor portante și fundațiilor de fundație; planuri dimensionale și secțiuni ale clădirii, planuri și secțiuni de gropi, puțuri; desene de deschidere; condițiile geologice și hidrogeologice ale sitului; caracteristicile de construcție și permafrost ale solurilor de fundație (dacă este necesar); termeni de utilizare; analiza cauzelor stării de urgență a clădirii (dacă există); fotografii ale fațadelor și structurilor deteriorate; concluzii si recomandari Împreună cu sarcina de proiectare a obiectelor, clientul transmite datele inițiale organizației de proiectare: • document de autorizare pentru reparare; • sarcina de arhitectura si planificare; • atribuirea de la Inspectoratul pentru Protecția Monumentelor de Arhitectură (dacă este cazul); • autorizații (sau caietul de sarcini) pentru racordarea clădirii sau structurii în curs de reparare la surse de alimentare, rețele de inginerie și comunicații; • materiale privind studiile tehnice anterioare; • acte de evaluare; • actul organizaţiei de exploatare privind starea tehnică a structurilor clădirii, elementelor structurale şi echipamentelor inginereşti conform ultimei verificări; • planuri de inventar (în hârtie de calc) cu indicarea suprafețelor incintei și a volumului clădirii conform sondajului Biroului de Inventariere Tehnică (BT), efectuat cu cel puțin ani înainte de începerea proiectării; • pașaportul structurii care indică gradul de deteriorare fizică a structurilor și echipamentelor inginerești, volumele, termenele și tipurile de reparații efectuate anterior; • certificat privind starea rețelelor și echipamentelor de gaze; • un act al organizației de exploatare, aprobat de departamentul de locuințe raional (oraș), pentru înlocuirea echipamentelor sanitare și un inventar al lucrărilor de reparații pentru fiecare apartament (pentru instalațiile în curs de reparare fără oprirea funcționării); • certificate de la organizațiile de exploatare privind starea ascensoarelor, sistemelor integrate de dispecerat (ODS), punctelor centrale de încălzire (CHP) etc ; • atribuire pentru proiectarea tehnologiei pentru spații încorporate nerezidențiale; • permisiunea de blocare a traficului si de deviere a vehiculelor, deschiderea suprafetei drumului Organizația generală de proiectare, pe baza misiunii de proiectare primită de la client, întocmește un pașaport de construcție pentru revizia clădirilor Acest pașaport este aprobat de client Autorizația de construire cuprinde următoarele: • atribuirea pentru proiectare și datele inițiale pentru proiectare; • decizie fundamentală asupra tipului de reparație; propuneri de organizare a unui șantier de reparații, folosind mecanisme, depozite intermediare (dacă este necesar); ' propuneri (dacă este cazul) privind demolarea clădirilor, spațiilor verzi, strămutarea locuitorilor și chiriașilor, o inspecție tehnică suplimentară a imobilului; ■ plan situaţional M şi geomateriale M : Documentația de proiectare și estimare include secțiuni: ) notă explicativă generală; ) solutii arhitecturale si constructii; ) solutii tehnologice pentru spatii nerezidentiale incorporate; ) soluții de echipamente inginerești; ) un proiect de organizare a unei revizii majore; ) întreținerea tehnică a clădirii; ) documentația de deviz O parte integrantă a documentației de proiectare și deviz aprobată pentru revizie este proiectul de organizare a reviziei Materialele de plecare pentru dezvoltarea unui astfel de proiect sunt: materiale de cercetare inginerească pentru obiectul de revizie (studiu tehnic); materiale de scheme (proiecte) de planificare regională, master planuri ale orașelor și așezărilor; hotărâri principale privind utilizarea materialelor și structurilor de construcție, mijloacelor de mecanizare a lucrărilor de reparații și construcții, convenite cu antreprenorul general, precum și date privind utilizarea surselor și procedura de asigurare a reparațiilor cu resurse energetice, apă, inginerie temporară rețele și comunicații, precum și materiale de construcție locale; ■ defalcarea instalaţiei reparate în cozi (complexe); - • informații despre condițiile de asigurare a obiectului reparației cu muncitorii și despre posibilitatea utilizării spațiilor și clădirilor existente pe perioada reparației; • date privind disponibilitatea bazei de producție și tehnică a contractanților, posibilitățile și condițiile de utilizare a acesteia; • informații privind prezența stocurilor mobile sau pliabile de producție și spații de agrement la antreprenori; • date privind producția medie anuală (medie lunară) planificată și efectivă de mașini de construcții, mijloace de transport, lucrători ai organizațiilor contractante la unități similare; • date privind posibilitatea și momentul eliberării clădirilor rezidențiale de la rezidenți și chiriași (în timpul reparațiilor cu relocarea rezidenților) Proiectul de revizie include: a) planul calendaristic pentru revizie, care ar trebui să determine momentul reparației, arată distribuția costurilor de reparație și volumul lucrărilor de reparații și construcție în funcție de timp (inclusiv lucrările din perioada pregătitoare) și când reparația este întreruptă în jos în cozi (complexe), calendarul acestor cozi sau complexe; b) un plan general de construcție cu amplasarea clădirilor existente și demolate, clădirilor exploatate, structurilor și rețelelor inginerești care nu sunt supuse reparațiilor, comunicațiilor inginerești demontate și deplasate; pasaje permanente și temporare pentru transportul materialelor, structurilor și produselor, căi de deplasare a macaralelor grele, rețele de inginerie; surse de asigurare a șantierului cu energie electrică, apă, căldură și locuri pentru racordarea rețelelor temporare de inginerie la rețelele existente, locuri în care rețelele noi se învecinează cu cele existente; stoc zone de schi, macarale de montaj principale și alte mașini de construcții și zonele lor de operare; instalatii mecanizate; împrejmuire temporară; coduri de siguranță ale constructorilor și ale persoanelor care locuiesc sau lucrează în clădiri adiacente sau într-o clădire care este reparată fără a-i elimina pe rezidenți și chiriași; c) o declarație a volumelor lucrărilor principale de reparație și construcție, montaj și lucrări speciale, determinate prin documentația de proiectare și deviz, cu repartizarea volumelor de lucru din perioada pregătitoare și, dacă este cazul, pe cozi (complexe); d) o declarație privind necesitatea structurilor, pieselor, materialelor și echipamentelor principale ale clădirii, întocmită pentru unitatea în ansamblu, inclusiv lucrările perioadei pregătitoare și, dacă este necesar, pentru cozile individuale (complexe) pe baza amploarea lucrărilor și ratele actuale de consum de materiale de construcție; e) un grafic al necesarului de mașini și vehicule de construcție principale pentru unitatea de reparații în ansamblu, întocmit pe baza volumului fizic de lucru, volumului traficului de mărfuri și a normelor pentru producția de mașini și mijloace de construcții; transport; f) un grafic al necesarului de muncitori pe categorii, întocmit în funcție de volumul lucrărilor de reparații și construcții pentru principalele organizații care participă la revizie, precum și ratele de producție planificate pe lucrător ale acestor organizații; g) nota explicativă Următorii indicatori tehnici și economici sunt incluși în proiectul de organizare a reviziei: • costul total estimat al reparațiilor capitale, inclusiv lucrările de reparații și construcții; • durata normativă a reviziei (luni sau zile lucrătoare); • numărul maxim de angajați, persoane; • costuri cu forța de muncă pentru lucrări de reparații și construcții, zile-om În timpul reviziei clădirilor rezidențiale fără relocarea rezidenților, este necesar să se stabilească secvența și procedura pentru efectuarea combinată a lucrărilor de reparații și construcții, indicând incinta în care alimentarea cu energie este oprită pe durata lucrărilor, trecerea rezidenților și (sau) chiriașilor este interzisă Planificarea intretinerii Reparația curentă a echipamentelor inginerești ale clădirilor și structurilor este înțeleasă ca reparație pentru a-și restabili funcționabilitatea (operabilitatea), precum și pentru a menține performanța operațională Întreținerea se efectuează la intervale care asigură funcționarea eficientă a echipamentelor de inginerie din momentul punerii în funcțiune sau reviziei sistemelor până la următoarea revizie Reparațiile curente se efectuează conform planurilor cincinale cu definirea sarcinilor pe ani și conform planurilor anuale cu repartizarea sarcinilor pe trimestre Frecvența reparațiilor curente este luată în termen de trei până la cinci ani, ținând cont de valorificarea clădirilor, uzura fizică a acestora și condițiile locale Reparațiile curente se împart în preventive, preplanificate și neprevăzute (de urgență), efectuate de urgență Acceptarea reparației curente finalizate a clădirilor rezidențiale este efectuată de o comisie, care include reprezentanți ai organizațiilor de întreținere și reparare și construcții de locuințe, precum și comitetul casei, consiliul cooperativei de locuințe și HOA etc Acceptarea reparației curente finalizate a dotărilor comunale și socio-culturale se realizează de către o comisie formată din reprezentanți ai serviciului operațional, ai organizației de reparații și construcții și ai organului superior de conducere corespunzător Durata reparației curente este determinată în funcție de standardele pentru fiecare tip de lucrări de reparații structurale și echipamente Pentru calculele planificate preliminar, este permisă adoptarea standardelor extinse În clădirile programate pentru reparații majore în următorii cinci ani sau supuse demolării, reparațiile curente se limitează la lucrări care asigură condiții standard de viață (pregătirea pentru funcționarea primăvara-vară și iarna, reglarea echipamentelor inginerești) Secțiunea ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR COMPLEX DE LUCRARI DE INTRETINERE SI INTRETINERE TEHNICA A CLADIRILOR SI STRUCTURILOR Caracteristici ale funcționării tehnice a clădirilor Fiecare clădire și structură are un scop specific, în funcție de schemele de proiectare, numărul de etaje, soluțiile de amenajare a spațiului, precum și anumite materiale de construcție etc Există o relație directă între construcția unei clădiri (studii inginerești, proiectare și construcție) și procesul de utilizare a acesteia Capacitatea de funcționare a unei clădiri, fiabilitatea și durabilitatea elementelor sale structurale și a sistemelor de inginerie sunt deja determinate în faza de proiectare și construcție Se iau în considerare metodele de funcționare, posibilitatea de acces la elementele individuale ale sistemelor și structurilor de inginerie pentru întreținerea și repararea acestora Astfel, deciziile de proiectare, calitatea construcției clădirii determină valoarea de consum și proprietățile operaționale ale acesteia Aceasta este o legătură directă între procesul de funcționare și procesul de ridicare a unei clădiri Exploatarea clădirilor prevede "consumul" instalațiilor construite, adică utilizarea spațiilor lor în anumite scopuri De exemplu, dacă vorbim despre o clădire rezidențială, atunci funcționarea acesteia presupune utilizarea apartamentelor rezidențiale pentru reședința cetățenilor Pentru a satisface nevoile rezidenților, este necesar să existe o funcționare fără probleme a tuturor sistemelor de inginerie (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu apă caldă, ventilație, instalații de lift etc ), elemente structurale, amenajarea zonelor de curte Astfel, sarcinile de funcționare a clădirii pot fi definite ca un set de măsuri care asigură utilizarea confortabilă și fără probleme a spațiilor, elementelor și sistemelor sale în anumite scopuri în perioada standard Calitatea clădirii se formează în timpul proiectării, construcției, exploatării Cel mai semnificativ impact asupra calității clădirii este oferit de perioada de funcționare, deoarece este finală și cea mai lungă în timp Totodată, în perioada de exploatare pot apărea neajunsuri apărute în timpul proiectării și construcției clădirii, care afectează negativ calitatea acesteia Sarcina serviciilor operaționale în acest caz este de a elimina aceste deficiențe cu ajutorul organizațiilor relevante de construcție și proiectare Măsuri pentru funcționarea tehnică a clădirilor, conținutul și sarcinile acestora Durata de viață normativă a clădirii este asigurată dacă lucrările de reparație și reglare necesare sunt efectuate în mod planificat, precum și defecțiunile care apar în perioada de revizie sunt eliminate în timp util Frecvența lucrărilor de reparație și reglare depinde de durabilitatea materialelor din care este realizată structura sau sistemul de inginerie, de intensitatea sarcinii și de influențele mediului, precum și de factori tehnologici și de alți factori Efectuarea lucrărilor de mai sus în timp util este sarcina exploatării tehnice a clădirilor Complexul de măsuri pentru exploatarea tehnică a clădirilor cuprinde: reparațiile programate curente și reglarea echipamentelor; reparații curente neprevăzute; reparații majore programate; revizie selectivă (neprogramată) Împreună, aceste activități alcătuiesc sistemul de întreținere și reparare a clădirilor Pentru organizarea, planificarea și finanțarea reparațiilor, este important să cunoaștem diferența fundamentală a acestora, care constă nu numai în domeniul și natura lucrării, ci și în scopurile lor Reparațiile curente previn uzura prematură a structurilor De aici rezultă că nu modifică starea fizică a materialului de construcție Activitățile de întreținere au ca scop păstrarea materialului de construcție în starea sa de proiectare Poate părea că aceste măsuri nu sunt esențiale pentru asigurarea duratei de viață standard a structurii Cu toate acestea, lucrările de întreținere intempestive pot cauza costuri suplimentare semnificative pentru reparațiile majore În practică, nu există o împărțire clară a lucrărilor efectuate în timpul reparațiilor curente și majore, cu toate acestea, diferența lor fundamentală constă în scopul urmărit de ambele reparații Adesea, reparațiile curente includ lucrări la scară mică pentru înlocuirea structurilor, de exemplu, locuri individuale de placare cu piatră a subsolului și a pereților În acest caz, reparația curentă nu are ca scop restabilirea uzurii pereților clădirii Datorită faptului că pereții exteriori, de regulă, au marje mari de siguranță și distrugerea cărămizilor individuale nu afectează capacitatea portantă a peretelui în ansamblu în limitele sarcinilor existente, lucrările de întreținere nu afectează în mod semnificativ ansamblul rezistența și caracteristicile fizice ale peretelui Dar dacă nu înlocuiți cărămizile individuale distruse ale placajului peretelui, atunci sub influența factorilor de mediu, zidăria va continua să se prăbușească, ceea ce va duce la pierderea rezistenței și a proprietăților fizice ale peretelui și subsolului Rezultă că defecte individuale în pereți și altele structurile, dacă nu provoacă pierderi de rezistență sau alte proprietăți fizice ale structurilor sau sistemelor de inginerie sub influența sarcinilor, sunt eliminate în timpul reparațiilor curente Reparația actuală include și lucrări de reglare a sistemelor și dispozitivelor de inginerie (întreținere) Implementarea la timp a acestor lucrări asigură utilizarea rațională a resurselor energetice și a apei și, de asemenea, previne defecțiunea prematură a întregii structuri (sistem de inginerie) De exemplu, reglarea slabă a sistemului de încălzire poate duce la risipa de energie termică, înghețarea conductelor individuale și defectare a întregului sistem Reparațiile curente includ măsuri care împiedică uzura prematură a structurilor și a sistemelor de inginerie Reparațiile curente trebuie efectuate într-un mod planificat, într-un interval de timp care să prevină întreruperea funcționării normale a elementelor structurale Cu toate acestea, s-a stabilit că, la efectuarea lucrărilor în mod planificat, nu este exclusă defecțiunea elementelor structurale individuale, dispozitivelor, întreruperea funcționării normale a sistemelor de inginerie sau defecte structurale minore Efectuarea acestor lucrări se aplică și reparației curente a clădirilor În același timp, măsurile actuale de reparație nu pot asigura eliminarea uzurii fizice a elementelor de construcție cauzate de factorii de mediu, sarcinile statice și dinamice asupra materialelor structurilor și sistemelor inginerești Lucrările de restabilire a proprietăților operaționale ale părților clădirilor, a căror pierdere are loc în timpul funcționării, sunt efectuate în timpul unei revizii majore Este planificat principalul tip de revizie, care se realizează prin anumite planificate termeni care preced cel mai probabil debutul uzurii accelerate a elementelor de construcție Defecțiunile care reduc proprietățile operaționale ale structurilor și sistemelor de inginerie, în cazul în care repararea acestora nu poate fi amânată până la următoarea reparație programată, sunt eliminate în perioadele de interreparație în procesul de reparații selective (neprogramate) Introducerea unui sistem clar de întreținere preventivă ar trebui să contribuie la reducerea defecțiunilor întâmplătoare, neprevăzute, ale elementelor de construcție și ale sistemelor lor de inginerie În consecință, sarcina funcționării tehnice este de a asigura funcționarea fără probleme a tuturor elementelor clădirilor și sistemelor de inginerie pe durata de viață standard Luați în considerare principalele activități de întreținere a clădirilor Sarcinile de întreținere variază în funcție de tipul și scopul clădirii, dar pot fi împărțite în două grupuri: • deservirea cetățenilor care locuiesc într-o clădire rezidențială sau angajaților care lucrează în această instituție, la această întreprindere; • întreținerea structurilor și sistemelor de inginerie Primul grup de sarcini de întreținere este clar Să aruncăm o privire mai atentă asupra celui de-al doilea grup de sarcini - întreținerea structurilor și a sistemelor de inginerie ale clădirii Fiecare sistem și structură, fiecare element structural al clădirii este proiectat pentru anumite condiții, care sunt luate în considerare la calcularea duratei de viață standard a elementelor Modificarea acestor condiții sau nerespectarea acestora duce la uzura rapidă și defectarea structurii De exemplu, durabilitatea acoperișului și a elementelor de acoperiș depinde în mare măsură de condițiile de temperatură și umiditate ale spațiului mansardei Nerespectarea diferențelor de temperatură admise în pod este însoțită de precipitații abundente de con- (ensata și, ca urmare, coroziunea crescută a detaliilor acoperișului și acoperișului Sistemul de încălzire este proiectat ținând cont de căderile de presiune normative, deoarece în caz contrar nu asigură funcționarea normală a sistemului, iar depășirea presiunilor limită în conducte poate duce la un accident Bazele și fundațiile au calculat sarcini admisibile pentru un anumit conținut de umiditate al solurilor, prin urmare sunt amenajate zone oarbe în jurul clădirii și se iau măsuri pentru a preveni îmbinarea solurilor de bază Nerespectarea acestor măsuri (înlăturarea prematură a zăpezii de pe in, îndepărtarea apei de topire, îndepărtarea excesului de copaci și arbuști care distrug zona oarbă etc ) poate duce la o pierdere a capacității portante a bazei sau fundației și , ca urmare, la deformarea cladirii Astfel, pe lângă întreținere și revizie, pentru funcționarea fără probleme a elementelor de construcție, este necesar să se efectueze lucrări care să asigure condițiile de funcționare de proiectare Deși aceste lucrări nu afectează în mod direct starea tehnică a structurilor, neefectuarea acestora poate duce la modificarea proprietăților structurii, crearea condițiilor pentru creșterea coroziunii materialului, dezalinierea și defecțiunea sistemelor de inginerie Un set de lucrări pentru a crea condiții de proiectare pentru funcționarea elementelor de construcție ar trebui atribuit activităților de întreținere Astfel, întreținerea structurilor și a sistemelor de inginerie prevede măsurile necesare pentru a crea condiții de proiectare pentru funcționarea elementelor de construcție Trebuie remarcat în mod special că, dacă elementele clădirii sunt operate în conformitate cu "Regulamentele privind efectuarea întreținerii preventive a clădirilor rezidențiale și publice", atunci volumul lucrărilor de întreținere și reparații depinde în principal de doi factori: întreținerea acesteia și durată funcționarea elementului fără reparații Aceasta înseamnă că, dacă reparația este efectuată la ora programată, corespunzătoare începutului creșterii ratei de defecțiuni, atunci uzura progresivă a structurilor este exclusă, iar volumul lucrărilor de reparație este aproape constantă pentru acest element, deși numărul de elemente reparate se modifică cu fiecare reparație următoare și valoarea totală a costurilor de reparație crește În același timp, dacă perioadele dintre reparațiile obișnuite nu sunt alese în mod arbitrar, ci sunt setate ca optime, costul reparației este minim ECHIPAMENTE, INSTRUMENTE ȘI METODE DE MONITORIZARE A STĂRII ȘI A PROPRIETĂȚILOR DE PERFORMANȚĂ ALE MATERIALELOR ȘI STRUCTURILOR ÎN TIMPUL MONITORIZĂRII CLĂDIRILOR Controlul calității materialelor, produselor și structurilor de construcție se realizează în două moduri principale Primul este de a identifica capacitatea portantă finală a obiectelor, care este asociată cu aducerea lor la distrugere Această metodă este eficientă pentru testarea de rutină a specimenelor din oțel, beton și alte materiale structurale Când se testează modele de structuri și fragmente ale acestora, structurile pot fi aduse la stări limită În ceea ce privește obiectele reale, distrugerea lor pentru a dezvălui capacitatea portantă limită nu este întotdeauna justificată din punct de vedere economic A doua metodă este asociată cu realizarea de teste prin metode nedistructive, ceea ce face posibilă menținerea adecvării operaționale a obiectului în cauză fără a încălca capacitatea portantă a acestuia Această metodă este cea mai potrivită pentru topografia clădirilor și structurilor care sunt în funcțiune Metodele nedistructive pot, de exemplu, determina conținutul de umiditate al agregatelor de beton, gradul de compactare a amestecului de beton în timpul turnării, densitatea și rezistența betonului în produse și pot realiza detectarea defectelor structurilor Metodele de testare nedistructive sunt construite în principal pe determinarea indirectă a proprietăților și caracteristicilor obiectelor și pot fi clasificate în următoarele tipuri: • metoda de penetrare a mediilor, bazata pe inregistrarea lichidelor sau gazelor indicator prezente in materialul de constructie; • metode de încercare mecanică referitoare la analiza deteriorării locale, precum și studiul comportării obiectelor în stare de rezonanță; • metode de încercare acustică legate de determinarea parametrilor vibrațiilor elastice folosind încărcarea ultrasonică și înregistrarea efectelor emisiei acustice; • metode de testare magnetică (inducție și particule magnetice); • testarea radiațiilor care implică utilizarea neutronilor și radioizotopilor; • metode unde radio bazate pe efectul de propagare a oscilațiilor de înaltă calitate și cu microunde în obiectele radiate; • metode electrice bazate pe evaluarea capacităţii electrice, a inductanţei electrice şi a rezistenţei electrice a obiectului studiat; • utilizarea dispozitivelor și instrumentelor geodezice în timpul studiului și testării structurilor Metoda de penetrare Această metodă poate fi împărțită în două: metoda de detectare a scurgerilor și metoda capilară Prima dintre ele este utilizată pentru a controla etanșeitatea rezervoarelor, a suporturilor de gaz, a conductelor și a altor structuri similare Când sunt testate cu apă, recipientele testate sunt umplute până la un semn care depășește nivelul de funcționare În vasele închise, presiunea lichidului este crescută prin injectarea suplimentară de apă sau aer Ha În prezența defectelor, apa se scurge prin scurgeri sau fisuri în structura testată Pentru a detecta fisurile, uneori se folosește kerosenul în loc de apă Datorită vâscozității sale scăzute și tensiunii superficiale scăzute în comparație cu apa, kerosenul pătrunde cu ușurință prin pori și fisuri și iese pe partea opusă a structurii În recipientele metalice, suprafața sudurilor de pe o parte este abundent umezită sau pulverizată cu kerosen, iar partea opusă este preliminar albită cu o soluție apoasă de cretă și uscată În prezența crăpăturilor pe un fundal ușor uscat, petele ruginite și dungile de la acțiunea kerosenului sunt clar vizibile Cea mai simplă metodă, bazată pe utilizarea aerului comprimat, constă în suflarea cusăturilor pe o parte cu aer comprimat la o presiune de atm pe o direcție perpendiculară pe suprafață Suprafața opusă este pre-acoperită cu apă cu săpun Formarea bulelor de săpun indică prezența crăpăturilor Pentru a detecta fisurile care nu sunt vizibile cu ochiul liber, se folosește o metodă capilară Această metodă dezvăluie defecte prin formarea de modele de indicator cu contrast optic ridicat și cu o lățime a liniei care depășește lățimea defectelor Metode de încercare mecanică Metodele mecanice nedistructive includ metode de distrugere locală, deformare plastică și rebound elastic Metoda de distrugere locală este asociată cu o oarecare slăbire a capacității portante a structurilor, deoarece eșantioanele de testare sunt preluate direct din structura însăși Eșantionarea se efectuează de obicei din elementele structurale cel mai puțin solicitate, de exemplu, din coardele superioare ale grinzilor la suporturile extreme cu balamale, din tijele zero truss etc După îndepărtarea probelor din corpul structurii, este necesar cimo pentru a restabili imediat structura și pentru a efectua imediat testarea probelor În caz contrar, trebuie luate măsuri pentru conservarea exemplarelor De asemenea, este rațional să instalați matrițe fără fund care sunt plasate în corpul structurii în timpul betonării acesteia și apoi îndepărtate pentru testare Într-o măsură mai mică, ele sunt expuse la perturbări externe ale structurii atunci când se folosesc tehnici bazate pe determinarea indirectă a caracteristicilor mecanice Astfel, rezistența betonului poate fi determinată printr-un test de forfecare Aceste încercări sunt asociate fie cu extragerea ancorelor preinstalate din corpul de beton, fie cu separarea unei părți a acestuia de masiv Tehnica bazată pe determinarea rezistenței betonului prin separare este mai puțin laborioasă În acest caz, un disc de oțel este fixat pe suprafața betonului cu ajutorul adezivului epoxidic, iar clasa de beton este determinată de dependența de calibrare a tensiunii condiționate R = LR / FR la separare Viteza de încărcare a discului nu trebuie să depășească kN/s Pe fiecare probă, se efectuează teste de extragere pe două fețe opuse Rezistența betonului poate fi determinată prin tăierea unei secțiuni a nervurii structurii cu o forță P Cu o lățime a zonei de așchiere de mm, nervura structurii este deteriorată într-o secțiune de - mm Pentru a obține rezultate acceptabile, testele sunt efectuate în două secțiuni adiacente și se ia o valoare medie, iar pentru a construi o dependență de calibrare a forței de forfecare de rezistența la compresiune a betonului, se testează cuburi standard de beton cu o latură de mm Metoda deformării plastice se bazează pe evaluarea deformațiilor locale cauzate de aplicarea unor forțe concentrate asupra structurii Această metodă se bazează pe dependența dimensiunilor amprentei pe suprafața elementului obținută prin indentarea indenterului din oțel impact chimic sau dinamic, asupra caracteristicilor de rezistență ale materialului Avantajul acestei metode este în simplitatea sa tehnologică, dezavantajul constă în aprecierea rezistenței materialului din starea straturilor de suprafață La determinarea rezistenței betonului, se folosesc atât dispozitive de acțiune statică (ștampila NIIZhBa și dispozitivul M A Novgorodsky), cât și dispozitivele de impact (ciocanul lui K P Kashkarov) Metoda rebound elastic se bazează pe existența unei relații între parametrii care caracterizează proprietățile elastice ale materialului și parametrii care determină rezistența la compresiune Există două principii pentru construirea dispozitivelor Unul se bazează pe revenirea percutorului de la percutorul nicovalei apăsat pe suprafața materialului testat, celălalt se bazează pe revenirea de la suprafața materialului testat Cel mai comun este primul principiu, care este implementat în ciocanul Schmidt, care este utilizat pe scară largă în străinătate La noi, acest ciocan este cunoscut sub numele de sclerometrul Schmidt Metode de încercare acustică Metodele acustice cu ultrasunete se bazează pe studiul naturii propagării sunetului în materialele structurale Sunetul este o mișcare oscilativă a particulelor dintr-un mediu elastic care se propagă sub formă de unde într-un mediu gazos, lichid sau solid Undele elastice sunt împărțite în infrasonice, a căror frecvență este în intervalul de la Hz la kHz și ultrasonice cu o frecvență de la kHz la MHz La testarea betonului și a ceramicii, se folosesc vibrații ultrasonice cu o frecvență de la la kHz, la testarea metalelor și materialelor plastice - cu o frecvență de la kHz la MHz În practica determinării proprietăților de rezistență ale betonului, se utilizează în principal măsurarea vitezei de propagare a undelor ultrasonice longitudinale Esența metodei pulsului ultrasonic este aceea de la se măsoară viteza de propagare prin beton a muchiei de atac a undei ultrasonice longitudinale v Pe baza dependenței R =Dv), măsurată ѵ determină rezistența betonului Pentru a măsura v, este necesar să se cunoască timpul de tranzit al ultrasunetelor într-o secțiune de o anumită lungime, numită bază de sondare / Deoarece viteza ultrasunetelor în beton este mare (până la km/s), la valori obișnuite de / (până la , m) este necesar să se determine intervale de timp foarte mici, măsurate în microsecunde Pentru a excita undele ultrasonice și pentru a măsura timpul de trecere a acestora prin beton, se folosesc echipamente speciale Metode de testare magnetică Metodele magnetice se bazează pe înregistrarea câmpurilor magnetice parazite care apar deasupra defectelor, sau pe determinarea produselor magnetice Metodele de testare magnetică pot fi clasificate după metodele de înregistrare a câmpurilor magnetice parazite sau de determinare a proprietăților magnetice ale produselor controlate Principalele metode sunt următoarele: particule magnetice, magnetografice, fluxgate, inducție Metoda particulelor magnetice este una dintre cele mai obișnuite pentru detectarea defectelor (cum ar fi discontinuitatea metalului) Se folosește numai pentru testarea pieselor din materiale feromagnetice Această metodă vă permite să detectați defecte fără a distruge produsele: incluziuni nemetalice și de zgură, goluri, delaminări, defecte de sudare și fisuri Metoda este eficientă în special în construcția de rezervoare Metoda magnetografică constă în înregistrarea câmpurilor magnetice parazite deasupra defectului pe o bandă magnetică Această metodă este utilizată pentru verificarea continuității sudurilor diferitelor structuri din oțeluri feromagnetice cu o grosime a peretelui de până la mm Metoda fluxgate se bazează pe conversia unui gradient sau a intensității câmpului magnetic într-un semnal electric Metoda de inducție se bazează pe faptul că detectarea câmpurilor parazite într-un metal controlat magnetizat se realizează folosind o bobină cu miez, care este alimentată de curent alternativ și este un element al unui circuit de punte Metoda de inducție este utilizată pentru detectarea fisurilor, lipsei de penetrare și incluziunilor în controlul sudurilor Testarea radiațiilor care implică utilizarea neutronilor și a radioizotopilor Metoda se bazează pe utilizarea razelor y, a căror sursă sunt izotopii radioactivi Metoda este eficientă în studiile inginerești-geologice, precum și în determinarea densității în vrac a betonului greu, ușor și celular O vastă experiență în aplicarea metodei de testare a radiațiilor a fost acumulată în filiala Vladimir a Institutului de Studii din Moscova Metoda de testare a undelor radio Radiodefectoscopia se bazează pe proprietățile de penetrare ale undelor radio în intervalele de centimetri și milimetri Această metodă detectează defectele de suprafață constând din materiale nemetalice De la un generator care funcționează în mod continuu sau pulsat, undele radio pătrund în structură și sunt înregistrate de un dispozitiv de recepție cu ajutorul unui amplificator Metoda undelor radio poate determina conținutul de umiditate al materialului Pentru a diagnostica starea structurilor clădirilor sau structurilor, se utilizează radiația infraroșie Metode de încercare electrică Metodele electrice de măsurare a cantităților neelectrice sunt utilizate pe scară largă în controlul și determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale materialelor, produselor și structurilor de construcție În funcție de rezistența electrică măsurată, se poate aprecia conținutul de umiditate al lemnului în structuri Metoda electrică este, de asemenea, utilizată pentru a determina conținutul de umiditate al nisipului od Cu toate acestea, metodele de determinare a conținutului de umiditate pe baza efectelor termoelectrice și dielectrice sunt mai precise Metoda termoelectrică se bazează pe relația funcțională dintre conductivitatea termică a nisipului și conținutul de umiditate al acestuia, metoda dielectrică se bazează pe măsurarea capacității electrice a unui condensator, între plăcile cărora este plasată o probă de nisip cu conținut diferit de umiditate Metoda electrică este adesea folosită pentru a determina conținutul de apă al unui amestec de beton Utilizarea instrumentelor și instrumentelor geodezice în sondajul și testarea structurilor Dispozitivele și instrumentele geodezice sunt utilizate pe scară largă în studiul clădirilor și structurilor În unele cazuri, utilizarea lor nu este doar simplă, ci și singura modalitate posibilă de măsurare a deplasărilor elementelor structurale Este recomandabil să se utilizeze metode geodezice pentru măsurarea deplasărilor atunci când abordarea structurilor testate este dificilă Cele mai comune instrumente sunt nivelele și teodolitele Nivelurile sunt utilizate pentru a determina magnitudinea deplasărilor verticale (așezarea și deviațiile) punctelor individuale ale structurilor sau structurilor Utilizarea nivelelor de precizie (de înaltă precizie) și a șinelor invar face posibilă obținerea unei precizii de măsurare de ordinul a ± , mm Teodolitele sunt folosite pentru a determina mișcările orizontale ale punctelor individuale marcate pe structură cu semne speciale Cu două poziții ale cercului vertical, teodolitul măsoară unghiurile dintre punctele individuale ale structurii și orice obiecte fixe Măsurând unghiurile la anumite intervale, ei judecă mișcările punctelor unei clădiri sau structuri fixate prin semne într-o măsură unghiulară Precizia unghiurilor de măsurare depinde de tipul de instrument utilizat Da, la Cu cea mai recentă generație de teodoliți optici, eroarea de măsurare a unghiului este de ± " În ultimii ani, metoda stereofotogrammetriei este adesea folosită pentru a determina mișcările unei structuri sau punctele sale individuale Esența metodei este aceea că se folosește o cameră specială conectată la un tub geodezic (fototeodolit), o fotografie a structurii sau structurii testat este luat din două puncte Metoda stereofotogrammetriei este utilizată în testarea structurilor clădirilor și a structurilor cu sarcini dinamice În acest caz, sunt folosite camere cu un obiectiv cu obturator sincron METODOLOGIA DE EVALUAREA CARACTERISTICILOR DE PERFORMANȚĂ ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE Determinarea parametrilor de fiabilitate a structurilor clădirii Reconstituirea vechiului fond de locuințe și îmbunătățirea confortului acestuia la un nivel modern necesită o evaluare a stării reale a clădirilor rezidențiale Prin urmare, problema posibilei lor operațiuni ulterioare, reconstrucție sau consolidare a structurilor este decisivă și este asociată cu examinarea și pregătirea recomandărilor adecvate Inspecția structurilor clădirii constă în trei etape principale: • familiarizarea inițială cu documentația de proiect, desene de lucru și de construcție, acte pentru lucrări ascunse; • inspecția vizuală a obiectului, stabilirea conformității acestuia cu proiectul, identificarea defectelor vizibile (prezența fisurilor, scurgerilor, coroziunea metalului, defecte la îmbinările sudate cap la cap și șuruburi etc ), întocmirea unui plan de topografie a unei clădiri sau structuri cercetare, efectuarea unui complex de studii folosind metode nedistructive; • analiza stării unei clădiri sau structuri și elaborarea de recomandări pentru eliminarea defectelor identificate În timpul sondajului, sunt utilizate pe scară largă metodele de geodezie inginerească, cu ajutorul cărora se măsoară așezările clădirilor și structurilor, deformațiile prin forfecare ale solului, parametrii fisurilor și rosturilor de dilatație, deformații etc Recent, s-au realizat metode de interferență cu laser dezvoltat eficient Metode similare sunt utilizate pentru a controla calitatea elementelor de fabricație ale structurilor clădirii și instalarea acestora pe șantiere Inspecția structurilor clădirilor, clădirilor și structurilor conține metode de control al calității producției și instalării elementelor structurilor clădirii, asigurând conformitatea obiectului cu valorile de proiectare și afișarea funcționării efective a sistemelor Materialele utilizate pentru prepararea betonului trebuie să îndeplinească cerințele GOST pentru aceste materiale și să se asigure că se obține beton din clasele și gradele de rezistență necesare pentru rezistența la îngheț și apă Studiul starii structurii montate sau actionate in timpul functionarii in conditii reale este asigurat prin aceleasi metode ca si in controlul calitatii fabricarii acestora Cu toate acestea, apare adesea o situație când nu există documentație de proiectare și de lucru pentru instalația operată, atunci restaurarea acesteia este asociată cu studiul condițiilor reale de funcționare ale sistemului Această situație include și cazul în care este necesară determinarea operabilității sistemului, ținând cont de abaterea parametrilor acestuia față de cei de proiectare Sunt impuse cerințe sporite privind metodele de cercetare atunci când se analizează cauzele accidentelor ca urmare a deteriorării structurilor în timpul instalării și exploatării accidente, precum și catastrofe - accidente care au implicat victime umane Examinările efectuate permit identificarea celor mai caracteristice defecte și elaborarea recomandărilor pentru clarificarea metodelor de calcul a anumitor structuri, îmbunătățirea schemelor structurale, tehnologia de fabricație și instalare a structurilor clădirilor În construcțiile moderne, structurile de beton armat de dimensiuni mari, metal și lemn sunt utilizate pe scară largă Capacitatea portantă a structurilor de dimensiuni mari trebuie verificată cu atenție, deoarece în condiții de producție nu este exclusă posibilitatea încălcării individuale a specificațiilor tehnice și a ghidurilor de proiectare Numai după testarea structurii cu o sarcină statică se poate aprecia rezistența reală, deformabilitatea și rezistența la fisuri Fiabilitatea dispozitivelor de ancorare în structurile precomprimate, rezistența îmbinărilor comprimate și întinse în ansamblul bloc al structurilor, rezistența nodurilor cu concentrație locală de tensiuni în ele pot fi stabilite numai prin testarea fragmentelor la scară completă Verificarea generală a calității lucrării (de exemplu, corectitudinea și acuratețea ansamblului armăturii, densitatea de plasare a betonului în structură, rezistența materialelor incluse în elementul de construcție) poate fi efectuată și numai pe baza teste Trebuie menționat că testarea structurilor, clădirilor și structurilor nu înlocuiește alte metode de control al calității lucrărilor, cum ar fi testarea cuburilor de control, prismelor, probelor de armare, întocmirea actelor pentru lucrări ascunse Toate aceste metode de control își păstrează semnificația independentă și trebuie efectuate cu toată atenția, în ciuda testării ulterioare a structurii în ansamblu Este posibil să se formuleze trei sarcini principale care sunt rezolvate cu ajutorul metodelor și mijloacelor de testare a structurilor de clădire ale clădirilor sau structurilor: prima este determinarea proprietăților termofizice, structurale, de rezistență și deformare ale materialelor structurale și identificarea naturii influențelor externe transmise structurilor; a doua este o comparație a schemelor de proiectare a structurilor clădirii, a forțelor care acționează și a deplasărilor cu parametri similari care apar într-o structură reală; a treia este identificarea modelelor de calcul, care a fost dezvoltată în ultimii ani Această problemă este legată de sinteza schemelor de calcul, care rezultă din analiza rezultatelor cercetării Teoretic, rezolvarea acestei probleme este imposibilă fără utilizarea ciberneticii EVALUAREA STĂRII TEHNICE ȘI CARACTERISTICI OPERAȚIONALE ALE BAZELOR, FUNDAȚILOR, SUBSOMIUNILOR Evaluarea stării tehnice a structurilor de construcție a clădirilor și structurilor constă în determinarea gradului de deteriorare, a categoriei de stare tehnică și a posibilității de funcționare ulterioară a acestora în scopul funcțional direct sau modificat (în timpul reconstrucției) Evaluarea stării tehnice a structurilor clădirilor și structurilor se realizează prin compararea valorilor maxime admisibile (calculate sau standard) și efective care caracterizează rezistența, stabilitatea, deformabilitatea (pentru grupele I și II de stări limită) și operaționale caracteristicile structurilor clădirii Criteriile de evaluare a stării tehnice depind de scopul funcțional și schema structurală a clădirii, tipul structurii clădirii, materialul etc Sunt acceptate ca valori maxime admise ale criteriilor de evaluare a stării tehnice a clădirilor: scheme de proiectare, încărcări și impacturi; rezistența și caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor și structurilor - din documentația de proiectare; parametrii geometrici ai clădirilor - conform desenelor de lucru; caracteristici operaţionale - conform calculelor din documentaţia de proiect Valorile reale ale criteriilor de evaluare a stării tehnice a structurilor clădirilor sunt luate pe baza rezultatelor examinărilor vizuale și instrumentale, încercărilor de laborator, calculelor de verificare Criteriile de evaluare a stării tehnice a structurilor clădirilor sunt împărțite în două grupe: criterii care caracterizează capacitatea portantă, stabilitatea și deformabilitatea și criteriile care caracterizează funcționalitatea clădirilor Valorile maxime admisibile ale criteriilor de evaluare a stării tehnice a structurilor clădirilor sunt stabilite prin documente de reglementare Starea tehnică a structurilor se stabilește pe baza unei evaluări a efectului cumulat al avariilor, a defectelor identificate în timpul inspecției preliminare, a calculelor de verificare a capacității portante, a stabilității și a funcționalității acestora Dacă unul dintre criteriile privind starea tehnică a structurilor clădirii nu îndeplinește cerințele documentelor de reglementare, structurile trebuie consolidate sau înlocuite Evaluarea stării tehnice a structurilor clădirii include: determinarea categoriei de stare tehnică a structurilor, luând în considerare gradul de deteriorare și amploarea reducerii capacității portante; determinarea aptitudinii de funcționare a structurilor în funcție de principalele criterii (condiții de temperatură și umiditate, contaminare cu gaze, iluminare, etanșeitate, izolare fonică etc ); elaborarea de propuneri pentru exploatarea ulterioară a clădirilor și structurilor Relația dintre indicatorii stării tehnice, gradul de deteriorare, amploarea scăderii capacității portante, categoria stării tehnice a structurilor) este dată în tabel La evaluarea stării tehnice a con-grucțiilor, valorile reale ale criteriilor de evaluare a parametrilor structurilor, obținute în urma sondajului, sunt comparate cu strunjiri de proiectare sau normative Valorile normative sunt luate conform NIP Evaluarea stării tehnice a clădirilor și structurilor se bazează pe analiza rezultatelor unei examinări detaliate a structurilor clădirilor și calculele de verificare a capacității portante și a adaptabilității operaționale La evaluarea stării tehnice a clădirilor se determină capacitatea portantă a tuturor elementelor portante ale clădirii, structuri care au cel mai mare gradul de deteriorare Conform acestor parametri, clădirile și structurile sunt clasificate ca grad limitativ de deteriorare și categoria de stare tehnică Capacitatea portantă a unei clădiri depinde de rezistența și stabilitatea bazelor și fundațiilor Baza este o serie de sol care primește sarcina de la clădire prin fundație Aceste sarcini determină în principal coexistența tensiunilor, ceea ce poate duce la deformații ale bazei în sine, precum și ale fundațiilor Mărimea deformațiilor depinde de proiectarea și forma fundațiilor, de proprietăți Principalele motive pentru deformarea fundațiilor solului sunt: depășirea sarcinilor de proiectare pe fundație; sarcini dinamice externe (seismice, explozive, trafic etc ); adâncime mică Tabelul Gradul de deteriorare și categoria de stare tehnică a structurilor clădirii Gradul de deteriorare Scăderea capacității portante și a valorilor standard, criterii de adecvare operațională, % Categoria de stare tehnică I - minor - Reparabil Cerințele standardelor actuale și ale documentației de proiect sunt îndeplinite Nu este nevoie de lucrări de reparații și restaurare II - slab Până la Eficient Există daune și defecte care nu interferează cu funcționarea normală Este necesară restabilirea performanței III - mediu Până la Capacitate de funcționare limitată, Capacitate portantă semnificativ afectată și capacitate de funcționare redusă, dar nu există pericol de prăbușire și pericol pentru oameni Necesită consolidare și restabilire a capacității de funcționare Sfârșitul mesei Gradul de deteriorare Scăderea capacității portante și a valorilor standard, criterii de funcționare, % Categoria de stare tehnică Recomandări pentru măsuri prioritare IV - puternic Până la Inacceptabil Există pericolul ca oamenii să rămână în zona inspecției structurii Sunt necesare măsuri imediate de siguranță, consolidarea structurilor sau înlocuirea acestora V - distrugere completă Peste de urgență Există risc de prăbușire Sunt necesare măsuri imediate pentru oprirea funcționării Împrejmuirea zonelor periculoase, descărcarea structurilor, instalarea recuzitei etc pentru a pune bazele; erori în timpul cercetărilor inginerești-geologice; erori de proiectare etc Deformarile (asezari) nesemnificative si uniforme nu sunt periculoase pentru cladiri, deformarile mari si inegale (asezari) pot duce la formarea de fisuri, distrugerea structurii, accidente de cladiri si structuri Precipitațiile semnificative, uniforme de-a lungul întregului perimetru al clădirilor, nu provoacă deformații grave, nu interferează cu funcționarea normală a clădirii Periculoase sunt precipitațiile neuniforme Diferențele limită de așezare a părților individuale ale bazelor fundațiilor stâlpilor sau pereților clădirilor nu trebuie să depășească , din distanța dintre aceste părți Valori limită pentru așezările medii ale fundațiilor clădirilor: • panou mare și bloc mare - cm; • cu pereti de caramida - cm; • rama - cm; • cu o fundație solidă din beton armat - cm În funcție de natura dezvoltării tasării neuniforme a bazei și de rigiditatea clădirii, se disting următoarele forme de deformații: rulouri, deformari, umflături, distorsiuni, torsiune, fisuri, rupturi etc Din impactul diverșilor factori se pot dezvolta precipitații, cauzate de modificarea structurii solului, care pot fi perturbate din cauza impactului apelor subterane, influențelor meteorologice, înghețului, dezghețului și uscării În caz de încălcare a structurii și pierdere a capacității portante a bazei în timpul funcționării, aplic! diverse modalități de întărire a solului, compactare, fixare, înlocuire Fundația este partea din clădire situată sub marcajul suprafeței solului, transferând toate sarcinile de la clădire la fundație Pentru a asigura condițiile necesare funcționării clădirilor, fundațiile trebuie să îndeplinească o serie de cerințe de rezistență, durabilitate, rezistență la răsturnare, alunecare și să fie rezistente la sol și ape agresive La acceptarea unei clădiri pentru funcționare, este necesar să se verifice cu atenție calitatea hidroizolației fundațiilor și subsolurilor În clădirile cu subsol se prevăd straturi suplimentare de hidroizolație în zidăria de fundație la nivelul pardoselii și pe suprafața pereților subsolului, în funcție de presiunea apei subterane Principalul motiv al deteriorării fizice și al capacității portante reduse a fundațiilor este efectul distructiv al apelor subterane și de suprafață, așadar? este necesar să se efectueze măsuri de deviare a apelor de suprafață și de scădere a nivelului apelor subterane Pentru a proteja solul de la fundația clădirii și pereții subsolului de umezeală prin apele de suprafață, se amenajează o zonă oarbă cu o lățime de cel puțin , m cu o pantă față de clădire de , - , pentru asfalt și , - , pentru zone oarbe pietruite Trotuarele trebuie amenajate cu un strat impermeabil (asfalt, beton) cu o pantă de , - , față de pereții clădirii; cu soluri impermeabile, pregătirea trotuarelor se realizează pe un strat de argilă grasă Lucrările de excavare în apropierea clădirii sunt permise numai în cazul în care există proiecte care prevăd protecția bazelor și fundațiilor de umiditate și deformări cauzate de modificări sau redistribuirea sarcinilor Când apar fisuri în pereți din cauza tasării solului, balizele trebuie amplasate și monitorizate timp de - de zile Dacă nu apar crăpături pe far în perioada de observație, înseamnă că formarea lor și așezarea neuniformă au încetat Distrugerea farurilor înseamnă continuarea tasării solului, așa că este necesar să se efectueze un studiu mai amănunțit al deformării și să se repare fisura numai după ce au fost eliminate cauzele care au cauzat-o Subsolurile și subteranele tehnice trebuie să aibă un regim de temperatură și umiditate în conformitate cu cerințele stabilite În subsolurile neîncălzite și subterane tehnice trebuie respectate condițiile de temperatură și umiditate Nu este permisa amenajarea depozitelor de materiale combustibile si explozive in subsol, amplasarea altor depozite utilitare, daca intrarea in aceste incinte se face din scari comune Odată cu debutul dezghețului, este necesar să îndepărtați în mod regulat zăpada de pe pereții clădirii pe întreaga lățime a zonei oarbe sau a trotuarului, luați măsuri pentru a accelera topirea zăpezii În procesul de slăbire, împrăștiere și ciobire a gheții, tăvile de scurgere și trapele de primire pentru curgerea apei trebuie curățate periodic Plantele sunt periculoase pentru fundații, așa că sunt plantate la cel puțin m de pereții clădirii Pentru a preveni uzura prematură a pieselor individuale ale clădirii și a echipamentelor de inginerie, pentru a elimina daunele minore și defecțiunile, se asigură reparații curente Durata de funcționare efectivă a clădirii înainte de următoarea reparație curentă a fundațiilor, în funcție de structuri, variază de la la de ani În timpul reparației curente a fundațiilor și pereților subsolurilor, este necesar să se efectueze următoarele lucrări principale: • etanșarea și îmbinarea rosturilor, cusăturilor, crăpăturilor, refacerea pe alocuri a căptușelii pereților de fundație din partea subsolurilor, soclurilor; • eliminarea deformaţiilor locale prin reinstalare şi armare a pereţilor; • refacerea secțiunilor individuale de hidroizolație ale pereților subsolului; • perforarea (etanșarea) găurilor, cuiburilor, brazdelor; • consolidarea (instalarea) fundațiilor pentru echipamente (ventilație, pompare); • schimbarea secțiunilor individuale de bandă, fundații coloane sau scaune sub clădiri din lemn, clădiri cu pereți din alte materiale; • montaj (etanșare) conducte de ventilație, conducte de ramificație, reparare gropi, intrări la subsol; • înlocuirea secțiunilor individuale ale zonei oarbe de-a lungul perimetrului clădirilor; • etanșarea intrărilor la subsol și subteran tehnic; • instalarea balizelor pe pereți pentru monitorizarea deformărilor În timpul reviziei fundațiilor și subsolurilor, se efectuează următoarele lucrări: • consolidarea fundaţiilor pentru fundaţiile clădirilor din piatră nu are legătură cu suprastructura clădirii; • înlocuirea sau consolidarea parțială a fundațiilor sub pereții exteriori și interiori, care nu au legătură cu suprastructura clădirii; • armarea fundațiilor pentru echipamentele inginerești, repararea placajelor cu cărămidă a pereților de fundație din lateralul pivnițelor pe alocuri; • aşezarea plintelor de cărămidă; • reașezare parțială sau completă a gropilor la ferestrele de la subsol și subsol; • montarea sau repararea fundaţiilor hidroizolatoare în subsoluri; • restaurarea sau amenajarea unei noi zone oarbe în jurul clădirii; • refacerea sau instalarea unui nou sistem de drenaj EVALUAREA STĂRII TEHNICE ȘI CARACTERISTICILE DE PERFORMANȚĂ ALE ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Metodologie de evaluare a stării tehnice a pereților Pereții trebuie să îndeplinească cerințele de rezistență, durabilitate, rezistență la foc, să ofere spațiilor clădirii condiții adecvate de temperatură și umiditate, să protejeze clădirea de influențele externe negative și să aibă calități decorative Sarcina exploatării tehnice a pereților clădirilor este de a menține capacitatea portantă și proprietățile de închidere a acestora pe toată durata de viață Cele mai frecvente și caracteristice daune ale pereților de piatră ai clădirilor și structurilor sunt: • deformari ale peretelui (deformari, bombari, abateri de la verticala); • spărturi, scoici, gropi și alte discontinuități; • umezirea peretilor de zidarie, intemperii si levigarea mortarului din rosturile de zidarie; • deteriorarea straturilor de protecție și individuale; • distrugerea materialului principal al pereților În clădirile cu panouri mari, se cere o atenție deosebită: panouri de pereți exteriori; pereți portanți interiori cu panouri de ventilație, rosturi verticale și orizontale între panourile pereților exteriori; cusături între panouri și rame de ferestre; unități exterioare ale clădirii; locuri de conjugare a podelelor mansardelor cu pereții; îmbinări ale cadrului etc Principalele cauze de deteriorare a pereților clădirilor în timpul funcționării sunt: • aşezarea neuniformă a diferitelor părţi ale clădirilor; • calitatea proastă a materialului din care sunt realizați pereții; • erori de proiectare (soluție de proiectare nereușită a nodurilor de joncțiune, contabilizare incorectă a sarcinilor existente, pierderea stabilității din cauza numărului insuficient de legături etc ); • calitatea scăzută a performanței muncii; • condiţii de funcţionare nesatisfăcătoare; • absența sau încălcarea hidroizolației pereților etc Pereții de cărămidă în timpul funcționării trebuie inspectați sistematic pentru a detecta fisuri în corpul peretelui, delaminarea rândurilor de zidărie, căderea și căderea cărămizilor de pe buiandrug deasupra deschiderilor, distrugerea cornișelor și parapeților Apariția fisurilor în pereții clădirilor poate fi cauzată de următoarele motive: așezarea neuniformă a pereților, spălarea solului de sub baza fundației de către apele subterane; din cauza accidentelor de conducte, umezirii si tasarii solurilor de sub fundatie din cauza deteriorarii sau lipsei unei zone oarbe, precum si a tasarii locale a peretilor cauzata de apropierea obiectelor aflate in constructie etc Când apar fisuri, este necesar să instalați balize pentru a determina natura comportamentului lor Dacă formarea fisurilor a încetat, acestea sunt sigilate cu o soluție continuă Dacă lățimea fisurilor crește, atunci este necesar să le examinați în detaliu și să eliminați cauzele care au dus la formarea fisurilor Dacă pereții sunt suflați prin umplerea deschiderilor, este necesar să se îndepărteze tencuiala de la pantele deschiderilor și să se calfeteze cu grijă golurile dintre tocurile ferestrelor și ale ușii și zidăria pereților și să restabiliți tencuiala Când cărămizile cad pe secțiunile deteriorate ale pereților, secțiunile trebuie curățate și apoi reparate cu materialul din care este făcut peretele În timpul exploatării pereților de piatră, este interzisă, fără permisiunea specială, perforarea deschiderilor de ferestre și uși în pereții de cărămidă ai clădirii, atașarea acestora de fire de tip pentru agățarea firelor Pentru a reduce umiditatea incintei, se verifică funcționarea dispozitivelor de ventilație și, dacă este necesar, se efectuează lucrări de reglare și reglare Întărirea funcționării sistemului de ventilație cu un impuls natural contribuie la creșterea temperaturii aerului din interior, pentru care se mărește suprafața de încălzire într-o încăpere cu ventilație insuficientă Structurile umezite sunt uscate cu dispozitive de încălzire Pereții din lemn sunt din tocat, panou, pavaj, cadru Pereții din lemn sunt supuși efectelor dăunătoare ale ciupercilor și viermilor de lemn și, prin urmare, sunt necesare monitorizări constante și inspecții atente În timpul exploatării structurilor de pereți din lemn, este necesar să se acorde o atenție deosebită locurilor cele mai periculoase în ceea ce privește degradarea, adică pe structurile de împrejmuire orientate spre semănat - ru, precum și pe pereții amplasați în încăperi adiacente surselor de degajare a umidității (băi, bucătării etc ) Structurile pereților din lemn sunt combustibile, prin urmare, este necesar să se respecte cu strictețe regulile generale de siguranță la incendiu - pentru aceasta, astfel de structuri trebuie protejate prin acoperirea lor cu substanțe ignifuge și impregnarea cu soluții ignifuge Pentru a proteja împotriva umezelii și a bio-dăunătorilor, structurile de pereți din lemn sunt tratate cu pentaftalice, perclorovinil și alte emailuri, lacuri transparente La operarea pereților cu panouri mari, trebuie acordată o atenție deosebită stării de etanșare și întărire a rosturilor de dilatație ale rosturilor orizontale și verticale, prezenței și naturii fisurilor în corpul panourilor și stratului texturat Aproximativ - % din scurgeri, îngheț, delaminare a decorațiunilor interioare se datorează etanșării nesigure a îmbinărilor elementelor structurale ale peretelui Motivele pentru aceasta sunt imperfecțiunea soluțiilor de proiectare, lucrări de calitate slabă la etanșarea rosturilor etc Pentru a asigura etanșeitatea îmbinărilor, este necesar să se efectueze măsuri preventive programate pentru etanșarea rosturilor și repararea panourilor de perete într-un interval de timp care să prevină pierderea proprietăților lor operaționale Când se operează clădiri cu panouri mari, este necesar să se inspecteze cu atenție pereții pentru fisuri la joncțiunea pereților exteriori și interiori; podele și balcoane cu pereți; etaje de scări și paliere între ele și cu pereții scărilor; acordați atenție apariției petelor umede și a urmelor de îngheț pe pereți sau în colțuri, pete ruginite pe pereți și la locațiile pieselor metalice încorporate Întreținerea pereților trebuie efectuată pe toată perioada de funcționare Durata minimă de funcționare efectivă a pereților: • cladiri cu panouri mari cu strat izolator din vata minerala - de ani; • beton ușor cu un singur strat cu panou mare - de ani; • în special capitel, piatră (cărămidă cu grosimea de , - , cărămizi) sau bloc mare pe un complex sau mortar de ciment - ani; • piatră obișnuită (cărămidă cu o grosime de - , cărămizi) - de ani; • zidărie ușoară din piatră din cărămizi, blocuri de zgârie și rocă scoică - ani; • lemn tocat și în formă de bloc - ani Durata de viață minimă pentru îmbinările etanșe: • panouri de perete exterior cu mastice neîntăritoare - ani; • aceeași călit - de ani; • joncțiunea blocurilor de ferestre și uși cu marginile deschiderilor - de ani Lista lucrărilor principale privind reparația curentă a pereților: • etanșarea fisurilor, îmbinări, refacere a placajului și reașezare a secțiunilor individuale de pereți de cărămidă de până la m în suprafață; • etanșarea rosturilor elementelor clădirilor prefabricate și etanșarea gropilor și fisurilor de pe suprafața blocurilor și panourilor; • perforarea găurilor, cuiburilor, brazdelor; • schimbarea secțiunilor individuale ale învelișului peretelui din lemn, coroanelor, elementelor de cadru, întărirea, izolarea, călfașarea canelurilor; • refacerea piloanelor, buiandrugurilor, cornișei, așezarea pietrelor căzute pe mortar; • armarea secțiunilor de îngheț ale pereților în încăperi separate; • eliminarea umezelii, suflarii; • curățarea și repararea conductelor de ventilație și a dispozitivelor de evacuare Metodologie de evaluare a stării structurilor pardoselii Plafoanele îndeplinesc funcții portante și de închidere, joacă rolul unor diafragme de rigidizare orizontale care asigură stabilitatea clădirii în ansamblu Ei percep sarcina de la oameni, echipamente de inginerie, mobilier și o transferă pe pereții portanti Suprapunerile trebuie să aibă rezistența necesară, protecție termică, izolare fonică, hidroizolație și alte proprietăți În funcție de amplasarea în clădire și de scopul operațional, etajele sunt împărțite în subsol, subsol, inter etaj, mansardă Factorii care determină materialul și designul podelei sunt efectele de forță și non-forță care acționează asupra acesteia Impactul de forță provoacă stres și deformare a elementului, care se manifestă prin deviații Impacturile fără forță fac necesară conferirea tavanelor de calități acustice, termice și de altă natură care îndeplinesc cerințele de funcționare Schema structurală a pardoselilor este determinată de modul în care forțele percepute de acestea sunt transmise pereților În funcție de această suprapunere, ele sunt împărțite în grinda și fără grinda (dală) În tavanele de tip grinzi, principalele funcții portante sunt îndeplinite de grinzi În tavanele de tip plăci, structura de susținere este o placă După materialul podelei, acestea sunt clasificate în lemn, beton armat, oțel La podelele din lemn, este important să etanșați corect capetele grinzilor în pereții de piatră și să le protejați de degradare Podelele din lemn trebuie separate de zidărie sau piese metalice masive - structuri cu hidroizolație din două straturi de pâslă de acoperiș, glassine, material de acoperiș și alte materiale Tavanul este format din grinzi portante, barieră de vapori, podea curată, podea rară "neagră", izolație Pentru a asigura ventilația structurii tavanului din subsol, sunt amenajate "orificii", care sunt închise pentru iarnă Putrerea rulourilor din lemn și a grinzilor de podele din lemn în pod poate apărea din cauza scurgerii acoperișului, a stratului de izolație insuficient, a condițiilor nesatisfăcătoare de temperatură și umiditate, a ventilației slabe a podului Pentru a asigura izolarea fonică a pardoselilor interplanare, este necesar să instalați garnituri izolate fonic sub bușteni sau baza podelei, în locurile în care podeaua se îmbină cu structurile adiacente Se poate produce o izolare fonică insuficientă din cauza densității absolute scăzute a pardoselilor și în locurile în care acestea sunt traversate de conducte Pentru a asigura funcționarea normală a clădirii, deviațiile grinzilor podelelor din lemn interplanșeu nu trebuie să depășească '/ J , grinzile podelelor mansardelor - H ' * În cazul detectării tavanelor lăsate sau umflarea puternică a pardoselilor, este necesară deschiderea acestora și revizuirea structurilor podelei: starea de rulare și lubrifiere; suficiența stratului de rambleu, în special la etajele de la subsol și mansardă; starea piliului și fiabilitatea atașării acestuia la grinzi într-un tavan ușor Inspecția podelelor de la mansardă din lemn cu îndepărtarea umpluturii și a grăsimii în zonele de până la m lățime cele mai apropiate de pereții exteriori și cu o inspecție și verificare amănunțită a stării părților din lemn ale podelei trebuie efectuată cel puțin o dată în ani Dezavantajele care apar la podelele din beton armat în timpul funcționării includ: deformari, îngheț lângă pereții exteriori, decojirea tencuielii, crăpături în locurile în care tavanele se întâlnesc cu pereții Deformațiile maxime admise ale planșeelor prefabricate din beton armat sunt determinate în conformitate cu Tabelul Tabelul Deformari limita verticale ale elementelor structurale Element de structură Cerință Deviații limită verticale f Sarcini pentru determinarea deformațiilor verticale Acoperiri și tavane deschise pentru revizuire, cu o deschidere /, m: /£ / = = / = ( ) /= ( ) Estetic și psihologic // // // // // Permanent și temporar continuu Acoperiri și tavane în prezența elementelor supuse fisurilor (șape, pardoseli, pereți despărțitori) Constructiv // Eficient după finalizarea pereților despărțitori, pardoseli, șape Acoperiri și podele în prezența palanelor (palanelor), macaralelor rulante controlate: de la podea Element structural Cerință Deviații limită verticale fu Sarcini pentru determinarea deformațiilor verticale din cabină Fiziologic // sau a/ (mai mic dintre cele două) De la o macara sau palan (palan) pe o singură cale Plafoane expuse la sarcini în mișcare, materiale, ansambluri, elemente de echipamente și alte sarcini mobile (inclusiv pentru transportul pe podea fără șine) Fiziologic și tehnologic // , din valoarea standard completă a sarcinilor sub tensiune sau a sarcinii de la un încărcător (cel mai nefavorabil dintre cele două ) Notă: I - deschiderea de proiectare a unui element structural; a - treaptă din grinzi sau ferme de care sunt atașate șenile rulante; cifrele din paranteze au fost luate la o înălțime a încăperii de până la m inclusiv Dacă deviațiile structurii plafonului depășesc limitele maxime admise, atunci o astfel de structură nu îndeplinește cerințele funcționării normale și este necesară consolidarea sau înlocuirea acesteia Dacă există fisuri în plăcile de pardoseală, trebuie determinată cauza apariției acestora, trebuie evaluată starea betonului și armătura plăcilor Dacă în tavane se găsesc fisuri cu o lățime de deschidere mai mare de mm, este necesară deschiderea stratului de protecție, determinarea stării armăturii și a betonului și, pe baza rezultatelor, efectuarea lucrărilor de restaurare necesare In timpul functionarii nu trebuie depasita valoarea sarcinii maxime pe podea, stabilita prin proiect Lucrări de amenajare sau reparare a instalațiilor de inginerie yuz Comunicările asociate cu o încălcare a integrității structurilor portante ale podelelor trebuie convenite cu organizația de proiectare Consolidarea pardoselilor, eliminarea deformarilor, deplasarea structurilor portante ale peretilor sau grinzilor in bolti de caramida, fisuri si alte deformari care reduc capacitatea portanta a planseelor, trebuie efectuate conform proiectului Tavanele suprarăcite trebuie izolate Perioada minimă de funcționare efectivă a podelelor clădirii variază de la la de ani Metodologie de evaluare a stării structurilor pardoselii Planșeele din clădiri sunt dispuse la parter sau pe etaje Pardoselile sunt supuse unor cerințe constructive, operaționale, sanitare și igienice și artistice și estetice Pardoselile trebuie să fie bine rezistente la stres mecanic (abraziune, impact, perforare), să aibă rigiditatea și elasticitatea necesare, să aibă o absorbție scăzută de căldură, să fie uniforme, netede, anti-alunecare, să nu creeze zgomot la mers pe ele, să fie confortabil de utilizat și au un finisaj bun Următoarele daune și defecte apar la pardoseli; distrugerea stratului de vopsea al podelelor din lemn; absența și înfundarea grilelor de ventilație sau a fantelor din spatele plintelor; daune cauzate de degradare, abraziune, uscare și deformare a plăcilor și doagelor de parchet, fluctuațiilor și tasării locale; mobilitatea și pierderea niturilor individuale; scârțâitul parchetului așezat pe o bază de lemn; fisuri și gropi, delaminare de la bază, suprafețe neuniforme ale podelelor ceramice și de ciment; delaminarea, contracția și fragilitatea pardoselilor sintetice, precum și conductivitatea termică ridicată (pardoseli "reci") a unor structuri de pardoseală, cum ar fi plăcile PVC așezate pe o bază de beton Defecțiunile podelei contribuie la apariția deteriorării podelei De aceea, în apartamente și zonele comune, este necesar să se verifice periodic starea tehnică a pardoselilor, acordând atenție modului de întreținere a acestora (spălare, frecare, protecție împotriva umezelii) și elimina prompt defecțiunile detectate, prevenind dezvoltarea lor ulterioară Cauzele defectelor la pardoselile din lemn sunt folosirea cheresteașului cu umiditate ridicată, așezarea plăcilor largi, funcționarea necorespunzătoare (spălarea neatentă și abundentă a pardoselilor din scânduri cu umezirea pardoselii, spălarea parchetului în loc de frecare, lipsa ventilației în interplanșeu) tavanele și podelele primului etaj, frecarea intempestivă a podelei etc ) d ) La etajele etajului, cu izolare termică slabă și ventilație insuficientă a subteranului, apar igrasie și ciuperci de casă Fenomene similare se observă în absența ventilației golului de aer din pardoseli de pe buștenii tavanelor interplaneare Podelele xilolitice se pot bomba acolo unde substratul a fost contaminat cu mortar de var În pardoselile de linoleum, integritatea stratului este încălcată din cauza spălării frecvente și abundente în loc de frecare sau ștergere cu o cârpă umedă, din cauza deteriorării, a tasării straturilor de dedesubt, precum și a deformărilor de contracție ale materialului În pardoselile din gresie sintetică, întârzierea apare din cauza curățării insuficiente a bazei de praf și murdărie, cu umiditatea sa ridicată, stratul insuficient sau uscat de mastic adeziv Marginile și colțurile plăcilor se pot deforma din cauza faptului că plăcile au fost așezate înainte ca masticul să se usuce În pardoselile cu plăci ceramice, motivele decojirii plăcilor individuale sunt expunerea insuficientă după așezarea plăcilor pe mortar de ciment, eterogenitatea mortarului și rezistența sa scăzută, așezarea ka gresie murdară, prăfuită și impacturi mecanice pe podea Gropile și uzura locală prematură a betonului, cimentului, mozaicului, asfaltului, linoleumului și altor tipuri de pardoseli sunt rezultatul deteriorării mecanice (în timpul deplasării obiectelor grele pe acestea, lovituri etc ) Podelele clădirilor sunt realizate din materiale care diferă ca compoziție și performanță și, prin urmare, necesită metode diferite de întreținere Pardoselile din scânduri pentru o mai bună protecție împotriva umezelii și murdăriei se recomandă să fie vopsite cu vopsea în ulei sau email cel puțin o dată la trei ani cu chitul lor preliminar Odată cu o uscare puternică, podelele din scânduri se reunesc Plăcile uzate sau deteriorate se înlocuiesc cu altele noi, al căror lemn trebuie să fie uscat la aer și antiseptic pe trei laturi, cu excepția suprafeței podelei La finalizarea reparației, podeaua este vopsită de ori cu grund preliminar și chit al suprafețelor rindeluite Spațiul subteran al podelelor din scânduri pe bușteni la sol cu podele din lemn ar trebui să fie ventilat prin orificii de ventilație instalate în podea în două colțuri opuse ale încăperii sau în plinte sub formă de fante la o rată de cm la m de zona camerei Grilajele de deasupra orificiilor trebuie așezate pe suporturi la mm deasupra suprafeței podelei Pardoselile de parchet periodic, de cel puțin dată la luni, se frec cu mastic sau se acoperă cu lac rezistent la uzură la fiecare - ani cu răzuire prealabilă a suprafeței Înainte de frecare, podelele se șterg cu o cârpă umedă Nu este permisă spălarea parchetului Pardoselile de parchet de-a lungul buștenilor trebuie să fie bine ventilate Deformarea și instabilitatea podelei, precum și prezența niturilor deteriorate, indică posibila dezvoltare a unei ciuperci insecte sau insecte dăunătoare În acest caz, este necesar să deschideți podeaua și să verificați starea lemnului La reparații, niturile de parchet care s-au desprins de la bază sunt fixate, iar cele deteriorate sunt înlocuite cu altele noi, care trebuie așezate astfel încât să fie cu , - mm mai sus decât nivelul podelei existente După aceea, ar trebui să faci o gardă și să răzuiești Pentru a elimina scârțâitul, parchetul este replacat, așezându-l pe un strat de carton de construcții sau acoperiș, cu o selecție de lipsă și înlocuirea nituri deteriorate Pentru a proteja împotriva îmbinării cu apă și abraziunii, precum și pentru a reduce conductivitatea electrică, podelele xilolitice sunt frecate lunar cu ceară sau ulei de uscare și mastic pentru parchet, iar în curățarea zilnică cu cârpe moi, ușor umede La fiecare - ani, podelele cu xilolit se recomandă să fie acoperite cu ulei de uscare încălzit Puteți picta astfel de podele cu vopsea în ulei Var, mortare complexe, lianți de gips nu trebuie folosite pentru a nivela baza, deoarece aceste materiale afectează negativ lianții de magnezie, ducând la distrugerea xilolitului Pardoseli din materiale sintetice - din linoleum, gresie PVC si retin - se recomanda stergerea zilnica cu o carpa umeda, spalarea periodica cu apa calduta (dar nu fierbinte) si sapun, urmata de clatirea cu apa curata Nu este permisă uscarea cu apă cu săpun pe linoleum Trebuie utilizați detergenți sintetici neutri Soda și alte substanțe alcaline fac linoleumul fragil Când spălați podele, nu folosiți piatră ponce, nisip, apă fierbinte Petele murdare persistente din linoleum și plăci din PVC sunt îndepărtate cu o cârpă înmuiată în terebentină sau benzină În acest caz, trebuie avut grijă ca solventul să nu pătrundă în cusături Reducerea posibilei electrificări statice a pardoselilor din PVC linoleum și a plăcilor reco Se recomanda realizarea prin cresterea umiditatii relative a aerului din incinta pana la - %, frecarea pardoselilor de cel putin - ori pe luna cu mastice speciale sau ceara si tratarea cu preparate antistatice Tampoanele rigide sunt plasate sub picioarele mobilierului greu Plăcile sintetice exfoliate, precum și umflăturile locale de linoleum se elimină imediat după apariția defectului, prin lipirea acestuia pe mastic, după curățarea și nivelarea bazei Pentru linoleumul subțire, baza ar trebui să fie din plăci semirigide din fibre de lemn tare, beton celular și alte materiale cu un coeficient de absorbție scăzut de căldură Bisterele trebuie străpunse cu o punte și aerul eliberat de acolo, apoi neteziți și lipiți linoleumul Când linoleumul este umflat cu mai mult de % din suprafața podelei, este necesar să se facă o reașezare continuă Podelele cu mastic fără sudură în termen de o lună de la dispozitivul pot fi șterse numai cu o cârpă umedă; după această perioadă, ștergeți și frecați în același mod ca podelele de linoleum Gropile mici și fisurile din podele sunt sigilate cu mastic Pardoselile din plăci ceramice, mozaic și ciment, cu zone deteriorate, sunt supuse distrugerii accelerate, de aceea, zonele deteriorate din astfel de pardoseli trebuie reparate cât mai curând posibil cu straturi de aceeași grosime și din aceleași materiale ca și cele așezate anterior etaje Plăcile ceramice care au rămas în urma bazei de beton trebuie curățate de mortar și înmuiate în apă înainte de utilizare Suprafața bazei de sub pardoseală trebuie să fie puternică, crestă, curățată de praf și, de asemenea, umezită (când se folosește adeziv pentru fixarea plăcilor și sub podele de asfalt, suprafața bazei nu este umezită) Zonele pardoselii cu gresie nou trebuie menținute umede timp de până la zile Gropile sunt eliminate în podelele din beton și ciment Locurile reparate ale pardoselilor în a doua zi au fost călcate cu ciment Podelele din ceramică, mozaic și ciment trebuie spălate cu apă caldă cel puțin o dată pe săptămână Metodologia de evaluare a stării acoperișurilor Acoperișurile înclinate (mansarda) trebuie exploatate în stare bună a acoperișului, a structurilor de acoperiș portante și în condiții normale de temperatură și umiditate în pod Inspecția acoperișului se efectuează de ori pe an - primăvara și toamna și rularea - cel puțin dată în luni izolarea podelei mansardei Pe acoperișurile din oțel, este necesară verificarea stării vopselei sau a stratului de protecție, coamelor, falduri, caneluri, surplome și fixarea lor pe cârje, starea jgheaburilor de perete, tăvilor și pâlnii de burlane, prezența coroziunii, găuri și fistule și murdărie, mai ales în apropierea faldurilor de canalizare Inspecția, curățarea și repararea trebuie efectuate numai în încălțăminte din pâslă sau din cauciuc În acoperișurile din oțel, este necesar să se sigileze faldurile defecte culcate și în picioare cu ungerea lor preliminară cu plumb roșu, să se pună petice de pânză sau fibră de sticlă pe chit de plumb roșu pe găuri mici și fistule (până la mm) Acoperișurile metalice sunt vopsite cu vopsea în ulei (de ori) de cel puțin dată în - ani, din oțel galvanizat - când pe ele apare coroziune Dacă în timpul funcționării se constată avarii pe acoperiș înainte de următoarea vopsire generală a stratului, aceste locuri sunt reparate și vopsite imediat La acoperișurile din țiglă și foi de azbociment, deteriorarea și deteriorarea trebuie verificate în timpul inspecției deplasarea elementelor individuale, suprapunerea între ele, corectitudinea suprapunerii, în special în rândurile de creastă și nervură, slăbirea fixării acoperișului de ladă Placile deteriorate și foile de azbest trebuie înlocuite În acoperișurile din țiglă, cusăturile sunt unse din partea mansardei cu o soluție complexă cu adăugarea de câlți În cazul suprapunerii libere a foilor inferioare de azbociment cu foile din rândul superior, este necesar să se așeze un strat de pâslă de acoperiș sau material de acoperiș între foi și ladă, care va împiedica suflarea zăpezii în pod Reparația acoperișului din foi de azbociment trebuie efectuată de pe scări mobile Acoperișurile rulate trebuie curățate de resturi înainte de inspecție Mersul pe ele este permis numai cu pantofi moi În timpul inspecției, este necesar să se verifice îmbinările panourilor și lipirea lor de straturile sau de bază de dedesubt, starea îmbinării acoperișului cu pereții, țevilor, prezența tasării locale, rupturi și găuri, fisuri ale capacul și straturile de protecție Îngrijirea acoperișurilor rulate constă în refacerea stratului de suprafață și a stratului de protecție, care trebuie reînnoit cel puțin după trei ani, deoarece învelișul se usucă în timp, iar pansamentul este deteriorat Vopsirea se efectuează de ori cu lac bituminos cu adaos de % (în greutate) pulbere de aluminiu Înainte de aceasta, suprafața acoperișului este curățată și pre-amorsată cu același lac Stratul de protecție de pe suprafața acoperișului rulat crește rezistența acestuia la efectele dăunătoare ale radiațiilor solare și eventualele deteriorări mecanice Învelișul de protecție se reface pe acoperișuri cu o pantă mai mică de % prin aplicarea de mastic bituminos, urmată de turnarea nisipului grosier sau pietrișului ușor în strat de - mm Zonele deteriorate ale acoperișului rulou sunt înlocuite cu materialul corespunzător, lipindu-l cu mastic Inspecția structurilor de susținere a acoperișului se efectuează după inspecția acoperișului În structurile din lemn apar următoarele avarii și defecte: încălcări ale legăturilor în joncțiunile dintre căpriori; impermeabilizare slabă între structurile din piatră și lemn; putrezirea și deformarea picioarelor clădirii, șipci și alte elemente Mai ales cu atenție este necesar să se inspecteze structurile acoperișului în primii trei ani de funcționare În această perioadă pot apărea defecte din cauza contracției și contracției sau, dimpotrivă, a umidității crescute atât a structurilor din lemn, cât și din piatră Defectele structurilor de susținere ale acoperișului, asociate cu degradarea, infestarea cu insecte, sunt eliminate imediat Indiferent de sistemele de deteriorare și cauzele acesteia, întregul lemn al structurii este antiseptic Dacă înfrângerea nu este periculoasă, atunci numai cauza ei este eliminată Picioarele de căpriori care au devenit inutilizabile sunt întărite, iar părțile deteriorate ale mauerlaților și șipcilor sunt înlocuite Cu deviații semnificative ale picioarelor căpriorului, ar trebui instalate rafturi suplimentare, grinzi și bare În acest caz, rafturile nu ar trebui să se bazeze pe tavane, ci pe pereți portanti În structurile din beton armat, principalele avarii sunt: distrugerea betonului pe suprafața elementelor, absența unui strat protector, expunerea și coroziunea armăturilor, deformări, fisuri și gropi Uzura prematură a structurilor din beton armat este facilitată de calitatea scăzută a produselor din beton și de grosimea insuficientă a stratului gros Inspecția stabilește prezența fisurilor în elementele tensionate și îndoite sau expunerilor de armătură, se verifică starea straturilor de protecție ale pieselor înglobate și îmbinărilor sudate Fisurile găsite în structurile de susținere, deviațiile vizibile sunt măsurate și organizate cu ajutorul dispozitivelor de monitorizare a stării elementelor deteriorate Deviațiile structurilor, fisurile din ele sunt considerate inofensive dacă nu cresc după începerea observațiilor, iar magnitudinea lor nu depășește valorile standard Gropile și fisurile în acest caz sunt sigilate cu mortar de ciment Dacă deteriorarea a dus la pierderea capacității portante a structurii, atunci acestea ar trebui consolidate sau înlocuite Metodologie de evaluare a stării structurilor scărilor Scările sunt concepute pentru a comunica între etaje și pentru a evacua oamenii din incintă In timpul functionarii scarilor din piatra si beton armat pot sa apara urmatoarele defecte: coroziunea grinzilor metalice; abateri ale marșurilor din beton armat; marșuri lejer spre pereți; crăpături în paliere și trepte, gropi în trepte; slăbirea gardurilor, balustradelor și plaselor de siguranță; distrugerea stratului de finisare și gresie pe podele, bavuri pe balustrade Aceste neajunsuri apar ca urmare a abraziunii treptelor la mers, târârii obiectelor grele fără respectarea măsurilor de precauție necesare, realizarea treptelor și platformelor din materiale rezistente la uzură, etanșarea fragilă a balustradelor în cuiburi sau sudarea slabă la marș mai multe persoane Defecțiunile scării trebuie corectate imediat ce apar Monitorizarea stării scărilor constă în verificarea periodică a rezistenței elementelor portante ale acestora, îmbinărilor scărilor cu pereții, fixarea balustradelor Starea tehnică a scărilor se evaluează pe baza rezultatelor inspecțiilor programate și a cercetărilor care sunt date la proiectarea unei revizii majore și pentru a identifica cauzele deformărilor Se recomandă inspecția scărilor să înceapă de la intrarea în casă Toate scările și palierele sunt supuse inspecției de sus și de jos In timpul inspectiei se stabilesc urmatoarele: tipul scarilor in functie de material si caracteristici de proiectare; starea elementelor și interfețele acestora, încastrarea Mecjr în pereți, fixarea grilajelor scărilor; prezența deformărilor, fisurilor și avariilor Pentru a identifica cauzele deformărilor și deteriorării scărilor, este necesar să se efectueze deschideri în locurile în care structurile de susținere sunt încastrate în pereți La examinarea scărilor din elemente prefabricate din beton armat, după aspectul acestora se determină: starea de încorporare a palierelor în pereți; starea suporturilor de scări și a pieselor metalice în locurile de sudare; prezența și răspândirea fisurilor și a avariilor la aterizări La examinarea scărilor de piatră de-a lungul stringurilor metalice, se stabilesc următoarele: starea și rezistența încasării în peretele grinzilor de palier; coroziunea legăturilor din oțel; starea zidăriei în locurile în care sunt încastrate grinzile palierelor O atenție deosebită trebuie acordată marșurilor care duc la subsol, în care se poate observa adesea coroziune profundă a stringers În scări de piatră suspendate beskosour, se verifică starea și rezistența etanșării treptelor din pereții de zidărie Suportul minim admisibil al elementelor scărilor pe suprafețe din beton și metal este de mm, pe zidărie - mm, încălcarea orizontalității palierelor nu trebuie să fie mai mare de mm, iar treptele scărilor - nu mai mult de mm mm, abaterea balustradei de la verticală - până la mm La examinarea scărilor din lemn de-a lungul corzilor metalice și corzilor din lemn, se stabilește următoarele: starea și rezistența înglobării grinzilor palierelor în pereți; fiabilitatea fixării corzilor arcului pe grinzi; stat lemn de corzi, trepte, grinzi; prezența umidității, daune cauzate de putregai și dăunători Caracteristicile de rezistență sunt determinate folosind metode nedistructive Sondarea este efectuată pentru a determina tipul și limitele deteriorării elementelor din lemn Deviațiile elementelor de rulment sunt stabilite cu ajutorul contoarelor de deformare și a unei nivele Dacă sunt detectate deviații, este necesar să se monitorizeze dinamica deformațiilor Dacă valoarea deformarii este mai mare decât valoarea standard - Vdoo span) sau deformarea continuă să crească, este necesar să se întărească elementele structurale portante ale scărilor conform proiectului, luând în prealabil măsuri pentru funcționarea în siguranță a scărilor scari Când se constată fisuri în nodurile interfețelor constructive ale marșurilor, platformelor și pereților, se stabilește monitorizarea dinamicii modificărilor fisurilor, se determină cauzele apariției acestora și se iau măsurile adecvate pentru prevenirea dezvoltării lor Cele mai caracteristice neajunsuri în funcționarea caselor scărilor sunt: temperatura scăzută a aerului, ventilația slabă, umiditatea suprafețelor pereților caselor scărilor la joncțiunea băilor și bucătăriilor, iluminarea insuficientă, deteriorarea și contaminarea decorațiunii pereților, lipsa sticlei la ferestre , nerespectarea regulilor sanitare de întreținere a spațiilor, depozitare pe spații pentru obiecte de uz casnic La examinarea caselor scărilor, se acordă o atenție deosebită funcționalității echipamentelor tehnice și tehnice situate pe casa scării, etanșării ferestrelor și ușilor, funcționalității iluminatului și geamurilor, etanșeității pridvorurilor supapelor de încărcare ale jgheaburilor de gunoi, modul de zgomot, în funcție de funcționarea lifturilor Instrumentele electrice de măsură, tablourile de distribuție și alte dispozitive de deconectare trebuie să fie încuiate permanent în dulapuri Metodologie de evaluare a stării structurilor de ferestre, uși, luminatoare Scopul ferestrelor, ușilor și felinarelor este de a asigura lumina naturală necesară și aerisirea încăperii, precum și comunicarea cu mediul Aceste structuri sunt expuse la diverse influențe: precipitații atmosferice, încărcări ale vântului, condiții variabile de temperatură și umiditate, zgomot, gaze, praf, fluxuri de căldură și abur, radiații solare etc • Ca urmare, se impun o serie de cerințe asupra structurilor ferestrelor, ușilor, felinarelor: • transmitere bună a luminii; • izolație termică; • izolarea aerului; • izolare fonică Principalele defecte ale ferestrelor, ușilor, luminilor includ: • putrezirea și deformarea umpluturilor ușilor; • încălcarea interfețelor dintre pereți, tocurile ferestrelor și ușilor; • fixarea de proastă calitate a ochelarilor în legături; • transmisie sporită a sunetului ușilor, căderea pânzelor; • delaminarea și distrugerea colorării structurilor ferestrelor și ușilor; • scurgeri în jurul perimetrului tocurilor de ferestre și uși; • goluri de lățime sporită în prispa de legături și uși; • distrugerea chitului în pliuri; • delaminarea margelelor de geam; • lipsa garniturilor de etansare; ■ Pantă insuficientă și etanșare de slabă calitate a canalizării; • înghețarea panourilor ușilor de balcon; • pătrunderea umidității atmosferice prin umplerea deschiderilor; • goluri în conexiunile elementelor individuale; • înghețarea ferestrelor și ușilor; • curge prin felinare; • încălcări ale sistemului de drenare a condensului din spațiul dintre rame; • poluarea unui geam; • starea nesatisfăcătoare a cadrului lămpii; • etanșarea insuficientă a îmbinărilor etc În timpul funcționării clădirilor, este necesar să se asigure starea bună a ferestrelor, ușilor, lucarnelor, precum și a calităților standard de izolare a aerului, termic și fonic al acestora și curățarea periodică a umpluturilor translucide Când operați deschiderea ferestrelor, trebuie respectate următoarele reguli: • legăturile din lemn nu trebuie deschise pe vreme umedă, ploioasă din cauza umezelii și umflării lor; • la deschiderea ferestrelor este necesar să se pună canelurile cercevurilor pe dispozitive de fixare pentru a preveni spargerea canelurilor și pierderea sticlei în vânt; • la închiderea cercevelelor, legăturile trebuie trase strâns la falduri - sferturile casetelor ferestrelor; • zăvoarele trebuie să fie închise până la oprire pentru a evita deformarea legăturilor; • carcasele ferestrelor trebuie să fie vitrate cu geamuri întregi; • cutiile, legăturile, pervazurile trebuie vopsite în mod regulat; • Găurile sau decupările pentru scurgerea apei din partea exterioară a părții inferioare a ramelor ferestrelor, precum și marea exterioară a ferestrei, trebuie curățate de zăpadă, murdărie și praf Părțile deteriorate și putrezite ale ramelor ferestrelor, legăturile, pervazurile găsite în timpul inspecției trebuie înlocuite cu noi, din lemn Nu părți ale umpluturii ferestrelor și ușilor - grunduite și vopsite Dacă pe pervazurile ferestrelor sau între pervaze apare apă de condens, apa trebuie îndepărtată pentru a preveni putrezirea pervazurilor, pervazurilor și cutiilor Toate părțile ușilor metalice de intrare trebuie curățate periodic de contaminare Umpluturile deschiderilor de ferestre și uși care au suferit o uzură semnificativă trebuie înlocuite cu altele noi, preantiseptice Toate suprafețele în contact cu pereții de piatră trebuie să fie izolate Ușile de balcon pereche cu proprietăți termice scăzute trebuie izolate cu o garnitură între panouri dintr-un material termoizolant eficient (spumă poliuretanică, pâslă minerală etc ) Ferestrele și ușile de balcon cu geam dublu în zonele cu o temperatură exterioară estimată de minus ° C și mai jos trebuie suplimentate cu o a treia canapea în timpul reparațiilor majore din partea laterală a încăperii Garniturile de etanșare instalate după vopsirea legăturilor în veranda legăturilor ferestrelor și ușilor balconului trebuie înlocuite la fiecare șase ani, deoarece acoperirea garniturilor nu este permisă Tocurile ferestrelor și panourile ușilor sunt vopsite cel puțin o dată la ani Lampioanele de clădire sunt vopsite la fiecare ani În timpul funcționării lămpilor, este necesar să se verifice: • etanșeitatea pridvorului legăturilor și finisarea lateralelor cu viziere din oțel de acoperiș; • păstrarea formei geometrice a legăturilor; • starea și funcționarea fără defecțiune a dispozitivelor de deschidere; • starea acoperirii anticorozive a legăturilor din oțel și a vizierelor plăcilor; • legături din lemn pentru putrezire; • prindere pe sticlă Toate defectele detectate trebuie eliminate înainte ca felinarele să fie închise pentru iarnă Curățarea geamului felinarului de praf, funingine și alți contaminanți trebuie efectuată de cel puțin ori pe an; curățați geamurile ferestrelor iarna numai din interior Este necesar să curățați geamurile luminatoarelor după o ninsoare abundentă Durata minimă de funcționare efectivă a umpluturii ferestrelor și ușilor este de - de ani EVALUAREA CARACTERISTICILOR TEHNICE ȘI OPERAȚIONALE ALE STĂRII FAȚADEI CLĂDIRII În timpul funcționării tehnice a fațadei, este necesar să se acorde atenție fiabilității fixării detaliilor arhitecturale și structurale, care asigură rezistență statică și dinamică la influența factorilor naturali și climatici Subsolul este partea cea mai umedă a clădirii din cauza impactului precipitațiilor atmosferice, precum și a umidității care pătrunde prin capilarele materialului de fundație Această parte a clădirii este expusă în mod constant la solicitări mecanice nefavorabile, care necesită utilizarea de materiale durabile și rezistente la îngheț pentru subsol Cornișele, care încoronează o parte a clădirii, deturnează ploaia și topesc apa din perete și îndeplinesc o funcție arhitecturală și decorativă similară altor elemente arhitecturale și structurale ale fațadei clădirii Fațadele clădirii pot avea și cornișe intermediare, centuri, sandriks, îndeplinind funcții similare cu cele ale cornișei principale de încoronare Fiabilitatea structurilor de închidere ale clădirii depinde de starea tehnică a cornișelor, corbelelor, pilaștrilor și a altor părți proeminente ale fațadei Partea de perete exterior care continuă deasupra acoperișului este parapetul Planul superior al parapetului de evitat daunele cauzate de intemperii sunt protejate de oțel galvanizat sau plăci prefabricate din beton Pe acoperișurile clădirii, pentru siguranța lucrărilor de reparații, se instalează garduri parapet sub formă de grătare metalice și pereți plini de cărămidă Este necesar să se respecte etanșeitatea anexiunilor de acoperiș la elementele balustradelor parapetului Elementele arhitecturale și structurale ale fațadei sunt și balcoane, loggii, bovindouri, care contribuie la îmbunătățirea performanței și aspectului clădirii În funcție de scop, balcoanele au forme și dimensiuni diferite Cu o hidroizolație bine executată, balcoanele protejează pereții clădirii de umezeală Balcoanele sunt în condiții de acțiune constantă a atmosferei, umiditate, îngheț și dezgheț alternativ, prin urmare, înainte ca alte părți ale clădirii să se prăbușească, se prăbușesc Cea mai critică parte a balcoanelor este locul în care plăcile sau grinzile sunt încastrate în peretele clădirii, deoarece în timpul funcționării locul de încorporare este supus unor efecte intense de temperatură și umiditate Marginile plăcii de balcon sunt deosebit de susceptibile la distrugere, înghețul din trei părți, expuse la umiditate și coroziune Loggia - o platformă înconjurată pe trei laturi de pereți și un gard În raport cu volumul principal al clădirii, loggia poate fi încorporată și la distanță Loggiile suprapuse ar trebui să asigure scurgerea apei din pereții exteriori ai clădirii Pentru a face acest lucru, podelele loggiilor trebuie să fie realizate cu o pantă de - % față de planul fațadei și situate la - mm sub podeaua spațiilor adiacente Suprafața podelei loggiei este acoperită cu hidroizolație Îmbinările plăcilor de balcoane și loggii cu peretele fațadei sunt protejate împotriva scurgerilor prin plasarea marginilor covorului hidroizolator pe peretele din tavan legandu-l cu doua straturi suplimentare de hidroizolatie cu latimea de mm si inchiderea cu un sort de otel zincat Gardurile loggiilor și balcoanelor trebuie să fie suficient de înalte pentru a respecta cerințele de siguranță (cel puțin - , m) și făcute în mare parte surde, cu balustrade și paturi de flori Un bovindou este o parte a incintei care este transportată dincolo de planul peretelui fațadei și poate servi pentru a găzdui comunicațiile verticale - scări, lifturi Fereastra mărește suprafața spațiului, îmbogățește interiorul, oferă o izolație suplimentară, îmbunătățește condițiile de iluminare Fereastra îmbogățește forma clădirii și servește ca mijloc arhitectural de modelare a dimensiunii compoziției fațadei și articulației acesteia În timpul exploatării tehnice a elementelor de fațadă, secțiunile de pereți situate lângă țevi de scurgere, tăvi și pâlnii de primire sunt supuse unei inspecții amănunțite Fațadele clădirilor sunt adesea confruntate cu plăci ceramice, materiale din piatră naturală Cu fixarea de proastă calitate a căptușelii cu capse metalice și mortar de ciment, acestea cad Motivele descuamării învelișului sunt pătrunderea umidității în cusăturile dintre pietre și în spatele placajului, înghețarea și dezghețarea alternativă Pe fațadele căptușite cu plăci ceramice, trebuie acordată atenție locurilor în care există umflarea căptușelii, ieșirea plăcilor individuale din planul peretelui, formarea de fisuri, spărturi în colțurile plăcii; în acest caz, este necesar să bateți suprafața întregii fațade, să îndepărtați plăcile slab aderente și să efectuați lucrări de restaurare Defectele de fațadă sunt adesea asociate cu poluarea atmosferică, ceea ce duce la pierderea aspectului inițial, la funingine și la deteriorarea suprafeței acestora Efectiv Dar Alte mijloace de curățare sunt folosirea mașinilor de sablare, curățarea cu cârpe umede etc Pentru curățarea fațadelor finisate cu plăci ceramice smălțuite se folosesc compoziții speciale Fațadele clădirilor trebuie curățate și spălate în termenele stabilite în funcție de material, starea suprafețelor clădirilor și condițiile de funcționare Nu este permisă curățarea detaliilor arhitecturale, a suprafețelor de tencuieli din piatră moale prin sablare Îmbunătățirea aspectului clădirii poate fi realizată prin tencuiala și vopsirea lor de înaltă calitate Vopsirea fațadelor trebuie efectuată după finalizarea reparației pereților, parapeților, părților proeminente și mulaje arhitecturale, dispozitivelor de intrare, sandriks, glafuri etc Este necesar să se verifice în mod sistematic utilizarea corectă a balcoanelor, ferestrelor, loggiilor, evitând așezarea lucrurilor voluminoase și grele pe ele, dezordinea și poluarea În funcție de materialele utilizate pentru structurile principale ale balcoanelor și loggiilor, durata minimă a funcționării efective a acestora este de - de ani În timpul funcționării, devine necesară refacerea tencuielii fațadei Defectele tencuielii se datorează mortarului de proastă calitate, lucrului la temperaturi scăzute, umidității excesive etc În cazul reparațiilor minore ale tencuielii, fisurile sunt dilatate și chit; în cazul unor fisuri semnificative, tencuiala este îndepărtată și re-tencuită, acordând o atenție deosebită asigurării aderenței stratului de tencuială la elementele de susținere Principalele cauze de deteriorare a aspectului clădirilor sunt: • aplicare în aceeași zidărie a eterogene ca rezistență, absorbție de apă, rezistență la îngheț și DOL durabilitatea materialelor (caramida de silicat, blocuri de cemento etc ); • deformabilitate diferită a pereților de capăt longitudinali și autoportanți; • utilizarea cărămizilor de silicat în încăperi cu umiditate ridicată (băi, saune, piscine, dușuri, toalete etc ); • slăbirea pansamentului; • îngroșarea cusăturilor; • suport insuficient al structurilor; • solutie de congelare; • umezirea cornișelor, parapetelor, detaliilor arhitecturale, balcoanelor, loggiilor, pereților din ipsos; • încălcări ale tehnologiei în timpul așezării de iarnă etc PROTECȚIA CONSTRUCȚILOR ÎMPOTRIVA UZURII PREMATURIE Coroziunea materialului structural Impactul unui mediu agresiv asupra structurilor clădirii poate duce la coroziunea betonului, armăturii, pieselor înglobate, precum și la uzura prematură a structurilor din piatră și beton, poate provoca distrugerea și degradarea elementelor din lemn și, ca urmare, scăderea capacitatea portantă a structurilor de construcție în ansamblu Prin urmare, în timpul exploatării clădirilor, este necesar să se determine zonele de deteriorare prin coroziune a betonului, armăturii, natura și amploarea acestor avarii, precum și să se stabilească gradul de uzură al structurilor din piatră etc Coroziunea este distrugerea materialelor structurilor de construcție sub influența mediului, însoțită de procese chimice, fizico-chimice și electrochimice În funcție de natura procesului de coroziune, se disting coroziunea chimică și electrochimică Coroziunea chimică este însoțită de modificări ireversibile ale materialului structurilor ca urmare a interacțiunii cu substanțe agresive mediu inconjurator Coroziunea electrochimică apare în structurile metalice în condiții de contact nefavorabil cu mediul atmosferic, apa, soluri umede și gaze agresive În timpul funcționării clădirilor, la examinarea structurilor, este necesar să se stabilească gradul și tipul de deteriorare a metalului prin coroziune Gradul de deteriorare a metalelor este uniform și local (ulcerativ) Cu coroziune uniformă, gradul de deteriorare este determinat prin compararea secțiunilor transversale ale zonelor afectate cu cele de proiectare Cu coroziune locală, se determină dimensiunea ulcerelor și numărul lor pe unitate de suprafață Coroziunea structurilor subterane, care afectează conductele, părțile înglobate și armarea structurilor subterane din beton armat, este asociată cu prezența umidității, cu substanțe agresive dizolvate în sol și sol Procesul de distrugere prin coroziune a structurilor metalice se desfășoară în condiții de aerare insuficientă, ceea ce provoacă daune locale de coroziune Secțiunile structurilor care sunt mai puțin aprovizionate cu oxigen devin anod și sunt distruse Prin urmare, daunele coroziunii la conducte apar adesea sub carosabil, deoarece pavajul de asfalt este mai puțin permeabil la oxigen decât terenul deschis Pentru a proteja împotriva coroziunii subterane, se folosesc acoperiri de protecție, solul și mediile de apă sunt tratate pentru a le reduce activitatea coroziva Pentru a proteja structurile metalice de coroziune, este necesar să se efectueze periodic inspecții generale și parțiale ale structurii, să se mențină curate structurile clădirii, să se identifice și să se elimine prompt zonele cu coroziune prematură, să se reînnoiască culoarea structurilor metalice Dacă se constată deteriorări locale în vopseaua structurilor metalice, aceasta trebuie restaurată cât mai curând posibil De cel puțin ori pe an, structurile metalice trebuie curățate de praf și murdărie cu aer comprimat Odată cu apariția masivă a semnelor de distrugere a vopselei de protecție, este necesar să vopsiți toate structurile; suprafețele structurilor pregătite pentru vopsire sunt curățate în prealabil de praf, murdărie și vopsea veche Pentru a organiza un mediu de operare acceptabil pentru construirea structurilor metalice, este necesar să se organizeze îndepărtarea și îndepărtarea vaporilor și gazelor agresive din sursele de echipamente Factorii care cauzează coroziunea structurilor din beton și beton armat includ: înghețarea și dezghețarea alternativă a betonului, umezirea și uscarea, care este însoțită de deformații de contracție și umflare, depunerea de săruri solubile etc Factorii externi care determină intensitatea coroziunii betonului și betonului armat includ: • tipul de mediu și compoziția sa chimică; • condiţiile de temperatură şi umiditate ale clădirii Factorii interni care determină rezistența materialului includ: • tip de liant în beton sau mortar; • compoziția sa chimică și minerală; • compoziţia chimică a agregatelor; • densitatea și structura betonului; • tipul de armare etc În timpul funcționării structurilor din beton armat, este adesea necesară protejarea armăturii împotriva proceselor de coroziune Protecția fiabilă a armăturii este utilizarea betonului proiectat Este necesar să curățați zonele deteriorate ale stratului protector al structurii, să expuneți parțial sau complet armătura, să îndepărtați rugina, să o atașați la o plasă de sârmă goală de - mm în diametru cu celule de x mm în dimensiune, clătiți deteriorarea zonele sub presiune și executați betonul aruncat pe o suprafață umedă Când sub Într-un strat protector suficient de beton pentru a proteja armătura împotriva coroziunii, pe suprafața betonului nivelat se aplică materiale de clorură de polivinil (lacuri, emailuri) Suprafața este nivelată cu beton proiectat cu o grosime a stratului de cel puțin mm Atunci când se operează structuri din beton și beton armat, este necesar: • să ia măsuri pentru reducerea gradului de agresivitate a mediului; • aplicarea structurilor din beton de mare densitate etc În timpul funcționării, este necesar să se asigure o ventilație suficientă a incintei pentru a elimina gazele agresive, a proteja elementele clădirii de umiditate de precipitațiile atmosferice și a apelor subterane, de a crește rezistența la coroziune a betonului și a structurilor din beton armat prin tratarea suprafeței și de volum cu agenți tensioactivi, și a instala anti -acoperiri anticorozive Distrugerea și degradarea structurilor din lemn Metode de protecție a acestora În ciuda durabilității lemnului, structurile din lemn sunt supuse distrugerii biologice din cauza degradarii sale, care este rezultatul activității vitale a ciupercilor care distrug lemnul și este cauzată și de insectele care distrug lemnul Degradarea este un proces biologic care se desfășoară lent la temperaturi de la ° la °C într-un mediu umed Infectarea structurilor din lemn cu spori de ciuperci care distrug lemnul are loc peste tot Există mai mult de de soiuri de ^ ciuperci care distrug lemnul Toate aceste ciuperci, care distrug lemnul mort al elementelor de construcție din lemn ale clădirii, provoacă putregaiul distructiv, care se caracterizează prin apariția formarea fisurilor longitudinale si transversale pe suprafetele afectate Aceste fisuri sunt o caracteristică importantă de diagnosticare Dezvoltarea chiar și a mucegaiurilor inofensive pe structurile din lemn este un semn amenințător al posibilității de dezvoltare a ciupercilor care distrug lemnul, deoarece condițiile favorabile dezvoltării mucegaiului sunt similare cu condițiile pentru dezvoltarea ciupercilor care distrug lemnul, ai caror spori sunt intotdeauna prezenti in aer in cantitati suficiente pentru a infecta lemnul Pentru a evita putrezirea lemnului, trebuie să: • protejați lemnul de umiditatea directă de la precipitații și apele subterane; • asigura o izolare termică suficientă (pe partea rece) și o barieră de vapori (pe partea caldă) a pereților, acoperirilor și altor structuri de închidere a clădirilor încălzite pentru a preveni înghețul și umiditatea condensului acestora; • asigura uscarea sistematica a lemnului si agregatelor prin crearea unui regim de temperatura si umiditate de uscare În acest sens, sunt necesare următoarele măsuri constructive de protecție: • structurile portante din lemn să fie proiectate deschise, bine ventilate, accesibile pentru inspecție, amplasate în întregime fie în încăperea încălzită, fie în afara acesteia, deoarece în elementele cu temperatură variabilă se formează condens pe grosimea sau lungimea acestora; nu este permisă încorporarea nodurilor de susținere, a curelelor, a capetelor elementelor de zăbrele ale structurilor portante în grosimea pereților, a învelișurilor fără mansardă și a podelelor de mansardă; • Nu folosiți acoperiri din lemn fără mansardă peste încăperi cu umiditate relativă mai mare de %; • podelele din lemn nu trebuie folosite în instalațiile sanitare și în alte zone umede ale clădirilor din piatră Pe lângă deteriorarea lemnului de către ciupercile care distrug lemnul în timpul funcționării, uzura prematură a elementelor din lemn poate fi cauzată de acțiunea distructivă a insectelor, în principal gândacilor (gărgărițe, râșnitori), precum și himenoptere (coarne), lepidoptere (fluturi) și pseudoretinoptera (termite), crustacee (crustacee marine, păduchi de lemn) Principalii dăunători ai lemnului nu sunt insectele în sine, ci larvele lor, care se hrănesc cu lemn, roade prin pasaje de diferite dimensiuni din el, transformându-l în praf Pentru a controla insectele, • efectuați o selecție atentă a lemnului pentru structurile din lemn care provin din depozit; • să producă dezrădăcinarea accelerată a butucurilor la locurile de exploatare forestieră; • îndepărtați din timp copacii arși și paravanele; • îndepărtați lemnul recoltat din pădure înainte de începerea perioadei de vară a gândacului; • îndepărtați rapid coaja din buștenii supuși depozitării uscate; • nu folosiți lemn infestat cu dăunători pentru structuri din lemn etc Cea mai eficientă modalitate de a combate ciupercile și insectele care distrug lemnul este protecția chimică a lemnului Protecția structurilor din lemn de daune biologice constă în impregnarea sau acoperirea acestora cu antiseptice - substanțe chimice care previn putrezirea și distrugerea lemnului Produsele chimice concepute pentru a proteja lemnul de atacurile fungice se numesc fungicide, iar insecticidele de daunele insectelor Protecția este necesară atunci când lemnul sau materialele în contact cu acesta au un conținut inițial semnificativ de umiditate și este dificil să le uscați rapid în structură; dacă măsurile constructive nu pot elimina umezirea permanentă sau periodică a elementelor din lemn; în timpul lucrărilor de reparații și restaurare în clădiri și structuri în care s-a constatat dezvoltarea ciupercilor și insectelor distrugătoare de lemn Secțiunea EXPLOATARE TEHNICĂ A ECHIPAMENTELOR INGINERIE ALE CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR EVALUAREA STĂRII TEHNICE ȘI CARACTERISTICILE DE PERFORMANȚĂ ALE SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ Informații generale despre întreținere și service Operarea tehnică este înțeleasă ca etapa a ciclului de viață al unui obiect, la care calitatea (starea de funcționare) a acestuia este realizată, menținută și restaurată Funcționarea tehnică a echipamentului ingineresc al clădirilor și structurilor este de a asigura funcționarea fiabilă, sigură și fără probleme a tuturor elementelor echipamentului ingineresc al clădirilor și structurilor și furnizarea neîntreruptă a acestora cu căldură, rece, apă caldă și aer Operarea tehnică include: management' a) organizarea funcționării; b) relațiile cu organizațiile și furnizorii afiliați; c) toate tipurile de muncă cu angajatorii și chiriașii; întreținerea și repararea sistemelor de inginerie ale clădirilor: a) întreținere (întreținere), inclusiv dispecerizare și urgență; b) inspecţii; c) pregătirea pentru funcționarea sezonieră; d) reparatie curenta; e) revizie; continut sanitar: - a) curățarea zonelor comune; b) curățarea zonei locale; c) întreţinerea spaţiilor verzi Pentru a asigura funcționarea echipamentelor de inginerie, organizația de exploatare trebuie să dețină documentație tehnică pentru depozitarea pe termen lung și documentație care este înlocuită din cauza expirării valabilității acesteia Documentația tehnică de depozitare pe termen lung include: • plan de amplasament la scara : - : cu cladiri si structuri rezidentiale si publice amplasate pe acesta; • estimări de proiectare și desene executive pentru fiecare clădire; • certificate de acceptare a clădirilor de la organizațiile de construcții; • acte de stare tehnică a clădirilor; • diagrame ale rețelelor interne de alimentare cu apă, canalizare, evacuare deșeuri, încălzire centrală, căldură, gaze, electricitate etc ; • pașapoartele instalațiilor cazanelor, cărțile cazanului; • pașapoartele lifturilor; • pașapoarte pentru fiecare clădire de locuit, apartament, clădire publică și teren; • desene as-built ale buclelor de pământ (pentru clădiri cu împământare) Componența documentației înlocuite ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a acesteia include: • estimări, inventare de lucrări pentru reparații curente și majore; • acte de inspecţii tehnice; • registrele cererilor rezidenților; • protocoale de măsurare a rezistenţei reţelelor electrice; • protocoale de măsurare a ventilaţiei Întreținerea este înțeleasă ca un complex de operațiuni sau o operațiune pentru a menține operabilitatea sau funcționalitatea unui obiect atunci când se utilizează cercetați-l pentru scopul propus Reparația este un complex de operațiuni sau o operațiune pentru a restabili funcționalitatea sau operabilitatea unui obiect și a restabili resursele unui produs sau ale componentelor sale Controlul asupra stării tehnice se realizează prin efectuarea de inspecții programate și neprogramate Există următoarele tipuri de inspecții programate ale echipamentelor inginerești ale clădirilor: • general, în timpul căruia se efectuează inspecția echipamentelor inginerești în ansamblu; • inspecții parțiale, care includ inspecția elementelor individuale ale echipamentelor de inginerie Inspecțiile generale se efectuează de ori pe an - primăvara și toamna (înainte de începerea sezonului de încălzire) Frecvența recomandată a inspecțiilor programate și parțiale ale echipamentelor de inginerie este dată în tabel După ploi abundente, vânturi de uragan, ninsori abundente, inundații și alte fenomene naturale care provoacă daune elementelor individuale ale clădirilor, precum și în caz de accidente la comunicațiile externe sau când sunt detectate deformari ale structurilor și defecțiuni ale echipamentelor inginerești care încalcă condițiile de funcționare normală, inspecții extraordinare (neprogramate) Defectele și deformațiile echipamentului clădirii detectate în timpul controalelor, care pot duce la perturbarea funcționării normale a echipamentului, trebuie eliminate în timpul necesar [ , ] Rezultatele inspecțiilor ar trebui reflectate în documente speciale pentru înregistrarea stării tehnice a clădirilor: reviste, pașapoarte, acte Rezultatele verificărilor de toamnă privind pregătirea obiectului pentru funcționare în condiții de iarnă sunt reflectate în pașaportul de pregătire a obiectului Tabelul Frecvența inspecțiilor programate și parțiale ale echipamentelor de inginerie Echipament de inginerie Ocupația examinatorului Număr estimat de inspecții pe lună Conducte și puțuri de ventilație Zidar sau tinichigerie (în funcție de proiectare) Conducte de gaz pentru alimentarea cu apă caldă de la încălzitoarele pe gaz și pe lemne De asemenea Furnizare apa rece si calda, canalizare Instalator La nevoie Udarea dispozitivelor de exterior (robinete, cabluri) De asemenea Sistem de drenaj intern de pe acoperișurile clădirilor " Încălzire centrală " Jgheaburi pentru deșeuri Lucrător și instalator de întreținere a jgheabului de deșeuri După cum este necesar Întreținerea sistemelor de evacuare a fumului, poluarea aerului în clădiri înalte Electrician În conformitate cu contractul Organizația de întreținere a clădirii, pe baza rapoartelor de inspecție și inspecție, trebuie, în termen de o lună: a) întocmește o listă (pe baza rezultatelor inspecției de primăvară) a măsurilor și stabilește sfera lucrărilor necesare pregătirii clădirii și a echipamentelor sale tehnice pentru funcționare în următoarea perioadă de iarnă; b) clarifică sfera lucrărilor la reparațiile curente (pe baza rezultatelor inspecției de primăvară pentru anul în curs și inspecției de toamnă pentru anul următor), precum și determină funcționalitate și deteriorare, a căror eliminare necesită reparații majore; c) verifica starea de pregătire (pe baza rezultatelor inspecției de toamnă) a fiecărei clădiri pentru funcționarea în condiții de iarnă; d) emite recomandări pentru reparațiile curente Înlocuirea elementelor echipamentelor inginerești ale oricăror sisteme se efectuează ținând cont de starea reală a elementelor Pentru a evalua starea reală a echipamentului ingineresc, se folosesc următoarele metode: • analitice (analiza documentației - conținutul contractelor, acte de verificare a rezistenței și etanșeității comunicațiilor inginerești, certificate de acceptare a reparațiilor, jurnalele serviciilor de expediere și alte documente); • sociologice (sondaj sau intervievarea consumatorilor); • controlul vizual al echipamentelor de inginerie; • control instrumental (verificarea comunicaţiilor, a modurilor de funcţionare a aparatelor şi echipamentelor sanitare, indicatoare ale condiţiilor de temperatură şi umiditate, analiza probelor de apă şi fluide reziduale etc ) Normele de control sunt valorile maxime și minime ale parametrilor, limitele superioare și inferioare ale abaterilor acestora Sistemul de inspecție tehnică a stării echipamentelor inginerești include următoarele tipuri de control, în funcție de obiectivele inspecției și de perioada de funcționare: • controlul instrumental de acceptare a stării tehnice a echipamentelor inginerești revizuite (reconstruite) ale clădirilor și structurilor; • controlul instrumental al stării tehnice a echipamentelor inginerești ale clădirilor și structurilor din procesul de inspecții programate și extraordinare (control preventiv), precum și o inspecție tehnică completă; • inspecția tehnică a echipamentelor inginerești ale clădirilor și structurilor pentru proiectarea reparațiilor majore și reconstrucției; • examinarea (examinarea) tehnică a echipamentelor inginerești ale clădirilor și structurilor în caz de deteriorare a elementelor și accidente în timpul exploatării Metodologia de evaluare a stării echipamentelor inginerești ale sistemelor de alimentare cu apă Evaluarea stării echipamentelor inginerești ale sistemelor de alimentare cu apă se realizează în conformitate cu metodologia descrisă la începutul secțiunii În sistemele de alimentare cu apă caldă și rece se verifică parametrii dați în tabelul Tabelul Parametrii măsurați, sfera măsurătorilor, metode și controale Proiectare și parametru măsurat Domeniul de aplicare al măsurătorilor Metode și mijloace de control Periodicitate Sistem de apă caldă Temperatura Termometru local de ori per apa in anul tehnic de alimentare-termic, cu principalul punct de stăpân al clădirii arc de sticlă și fie termic Patru măsurători mercur GOST toamna rețele cu un interval de oră - E și GOST - E, sondă de temperatură ETP-M GOST - * inspecțiile termometrului de suprafață TP- (în timpul funcționării de probă) Același în linia de întoarcere Același Același Același Continuarea tabelului Proiectare și parametru măsurat Domeniul de aplicare al măsurătorilor Metode și mijloace de control Periodicitate Termometru de ieșire de temperatură de ori per apa calda, incalzire apa - an tehnic, la "predat stupa telei II - izvor de sticlă și mercur I OST - E și GOST - E, sondă de temperatură ETP-M GOST - *, termometru de suprafață TP- pentru inspecții de toamnă (în timpul probei) Temperatura V-ului circulant "tsy La fel la bazele inferioare ale ascensoarelor circulante La fel La fel Temperatura apei scurse de la robinetele de apă Controlați apartamentele, camerele și apartamentele, camerele de pe coloanele cele mai îndepărtate de punctul de încălzire Termometru tehnic cu mercur din sticlă GOST - E Zh Temperatura suporturilor de prosoape încălzite De asemenea, termometrul tehnic cu mercur din sticlă, GOST - E și GOST - E, sondă de temperatură ETP-M GOST - * termometru de suprafață TP- " Sfârșitul mesei Proiectare și parametru măsurat Domeniul de aplicare al măsurătorilor Metode și mijloace de control Periodicitate Presiune liberă la robinete de apă În apartamente și spații de la etajul superior de pe coloanele cele mai îndepărtate de punctul de încălzire Manometru tehnic cu arc de cel puțin clasa , cu limite de măsurare de la la MPa, GOST - 'E de ori pe an în timpul controalelor de primăvară și toamnă (în timpul testării) Calitatea izolației termice a rețelelor de distribuție și de circulație, a coloanelor și a echipamentelor de încălzire La nodul de intrare de căldură (punct de căldură), mansardă, subteran tehnic (subsol), apartamente și spații de control Thermoprobe ETI M, GOST - * termometru de suprafață TP- De asemenea Sistem de apă rece Presiune în conducta de alimentare La nodul de admisie Manometru tehnic cu arc nu mai mic de , cu limite de măsurare de la la MPa, GOST - * E de ori pe an, în timpul inspecțiilor de primăvară și toamnă (în timpul executării de probă) Presiune liberă la robinetele de apă În apartamente și camere de la etajul superior pe coloanele cele mai îndepărtate de intrare De asemenea, la fel Măsuri pentru protejarea sistemului de alimentare cu apă și creșterea fiabilității sale în funcționare Înainte de punere în funcțiune, după ce toate lucrările de instalare și reparații au fost finalizate, sistemele de alimentare cu apă sunt testate hidrostatic sau manometric metoda chimică în conformitate cu cerințele GOST - , GOST - și SNiP - , Testele sunt efectuate după cum urmează Un manometru cu o clasă de precizie de cel puțin , și o presă hidraulică sau un compresor sunt conectate la supapa de control și de scurgere pentru a crea presiune în sistem Rețeaua internă este umplută cu apă, toate supapele sunt deschise, toate scurgerile sunt eliminate și aerul este eliminat prin cele mai înalte puncte de aspirație După efectuarea acestor operații, presiunea crește la valoarea cerută Rețelele de alimentare cu apă rece și caldă sunt testate cu o presiune care depășește presiunea de lucru cu , MPa ( kgf / cm ), dar nu mai mult de MPa ( kgf / cm ) timp de minute; în acest caz, este permisă o scădere a presiunii cu cel mult , MPa ( kgf / cm ) Testele hidrostatice și manometrice ale sistemelor de alimentare cu apă rece și caldă sunt efectuate înainte de instalarea fitingurilor de apă Se consideră că sistemele au trecut testul dacă, în decurs de minute de la presiunea de încercare cu metoda hidrostatică, nu există o cădere de presiune mai mare de , MPa ( , kgf/cm ) și căderi în suduri, țevi, îmbinări filetate, fitinguri, ca precum și scurgeri de apă prin dispozitivele de spălare Testele manometrice ale sistemului intern de alimentare cu apă rece și caldă sunt efectuate în următoarea secvență: sistemul este umplut cu aer cu o suprapresiune de testare de , MPa ( , kgf / cm ); dacă se constată cu ureche defecte de montare, presiunea trebuie redusă la presiunea atmosferică și defectele trebuie eliminate; apoi sistemul este umplut cu aer la o presiune de , MPa ( kgf/cm ), ținut sub presiune de încercare timp de minute Sistemul este recunoscut ca a trecut testul dacă, atunci când este sub presiune de încercare, căderea de presiune nu depășește , MPa ( , kgf/cm ) Iarna, testul se efectuează numai după ce sistemul de încălzire a fost pus în funcțiune Când testarea hidrostatică este dificilă, se efectuează un test de presiune Testarea sistemului este formalizată printr-un act Pentru intrarea în funcțiune a sistemului sunt prezentate principalele documente: • acte, desene și documente de aprobare pentru lucrări suplimentare și modificări efectuate în timpul lucrărilor de instalare; • acționează asupra lucrărilor ascunse; • certificate de testare a elementelor individuale (unități de montaj, dispozitive, echipamente) cu toate pașapoartele atașate; • certificate de testare pentru etanșeitatea rețelei și pentru eficiența echipamentelor (pompe, rezervoare, hidranți de incendiu etc ) În sistemul de alimentare cu apă caldă se verifică și eficiența acestuia - asigurarea temperaturilor de proiectare, încălzirea suporturilor de prosoape încălzite în regim de circulație, funcționarea boilerelor și pompelor de circulație In timpul functionarii sistemelor de alimentare cu apa rece si calda trebuie asigurat debitul de apa rece si calda in baza standardelor stabilite (Anexa SNiP - *) Calitatea apei furnizate sistemelor de alimentare cu apă caldă a unei clădiri rezidențiale trebuie să îndeplinească cerințele GOST și SanPiN Temperatura apei furnizate punctelor de apa (robinete, baterii) trebuie sa fie de minim °C in sistemele deschise de alimentare cu apa calda si de minim °C in cele inchise Presiunea din sistemul de alimentare cu apă caldă este menținută la , - , MPa ( , - , kgf/cm ) peste presiunea statică Încălzitoarele de apă și conductele trebuie umplute în mod constant cu apă Principalele supape și supape concepute pentru a opri și regla sistemul de alimentare cu apă caldă trebuie deschise și închise de ori pe lună În timpul funcționării, este necesar să se monitorizeze absența scurgerilor în coloane, conexiunile la supapele de închidere și control și fitingurile de apă, să se elimine cauzele care provoacă funcționarea defectuoasă a acestora și scurgerile de apă Funcționarea regulatoarelor automate de temperatură și presiune a sistemelor de alimentare cu apă caldă este verificată cel puțin o dată pe lună Pentru a reduce pierderile de căldură, este necesar să izolați coloanele sistemelor de alimentare cu apă caldă cu un material termoizolant eficient Sistemul de alimentare cu apă rece trebuie să reziste la o presiune de până la MPa ( kgf/cm ) Organizațiile care deservesc sistemele de alimentare cu apă rece și caldă trebuie să asigure: a) efectuarea de lucrări preventive (inspecții, reglaje sisteme), reparații preventive programate, eliminarea defecțiunilor majore în construcție și lucrări de instalare la instalarea sistemelor de alimentare cu apă (instalarea manșoanelor de etanșare atunci când conductele traversează tavanele etc ) în termen limitele stabilite prin planurile de lucru ale organizațiilor de întreținere; b) eliminarea excesului de zgomot și vibrații în incintă de la funcționarea sistemelor de alimentare cu apă (ciocan de berbec, viteză mare de curgere a apei în conducte și la curgerea din fitingurile de apă etc ), reglarea (creșterea sau scăderea) presiunii în sistem de alimentare cu apă la standard în termenele stabilite; c) eliminarea scurgerilor, scurgerilor, blocajelor, blocajelor, defectelor datorate deformațiilor sedimentare ale unor părți ale clădirii sau instalarea de proastă calitate a sistemelor sanitare și a supapelor de închidere și control a acestora în timp util; d) prevenirea formării condensului la suprafața conductelor de apă; e) întreținerea unităților de pompare a sistemelor de alimentare cu apă; f) studiul de către instalatori a sistemelor sanitare în natură și conform documentației tehnice (de proiectare) (planuri de etaj cu indicarea tipurilor și mărcilor de echipamente, aparate și fitinguri instalate; o diagramă axonometrică a rețelei de alimentare cu apă cu indicarea diametrelor conductelor și o fișă de specificații) pentru echipamentele instalate, priza de apă și fitingurile de apă) În absența documentației de proiect, ar trebui întocmită documentația as-built; g) monitorizarea respectării de către chiriași, proprietari și chiriași a regulilor de utilizare a sistemelor de alimentare cu apă; h) control ingineresc asupra executării la timp a solicitărilor din partea angajatorilor pentru depanarea conductelor de apă Camera unității de contorizare a apei trebuie să aibă iluminat, temperatura din ea în timpul iernii nu trebuie să fie mai mică de ° C Regulile de funcționare a conductelor din plastic pentru sistemele de alimentare cu apă rece și caldă sunt similare cu regulile de funcționare a acestor conducte în sistemele de drenaj debitmetre Instalarea dispozitivelor de contorizare, după cum arată experiența, chiar și fără măsuri de economisire a energiei, poate reduce semnificativ costul energiei, al purtătorilor de energie și al apei Pe baza experienței în instalarea apometrelor, consumul de apă rece și caldă se reduce în medie cu - % Introducerea dispozitivelor de contorizare în clădirile rezidențiale va reduce costul rezidenților pentru alimentarea cu apă rece și caldă Reducerea consumului de apă rece și caldă ca urmare a instalării apometrelor de apartament va reduce presiunea în rețelele principale Contoarele de apă sunt folosite pentru a înregistra cantitatea de apă utilizată Caracteristicile metrologice ale acestor dispozitive (eroare, interval de măsurare, inter intervalul de calibrare etc ) trebuie să fie certificat prin certificatul standardului de stat al Federației Ruse Funcția principală a contorului este de a determina cantitatea de apă care a trecut prin conductă în perioada contabilă și de a prezenta această cantitate în formă digitală Pentru formarea, stocarea și înregistrarea informațiilor se folosesc dispozitive de memorie, înregistratoare, cronometre În prezent sunt produse o varietate de apometre Ele diferă prin metoda de măsurare, caracteristici metrologice, caracteristici structurale și funcționale, condiții de instalare și funcționare, preț etc Metoda de presiune diferențială variabilă (presiune diferențială) Când un lichid sau un gaz trece printr-o țeavă, căderea de presiune pe dispozitivul de constrângere (diafragma) este proporțională cu pătratul vitezei curgerii Schema dispozitivului de îngustare este prezentată în fig Orez Schema dispozitivului de îngustare: - îngustarea conductei; - senzor de presiune diferenţială Debitmetrele de restricție sunt dispozitive care restricționează debitul și creează o cădere de presiune Acestea includ diafragme, duze și tuburi Venturi Caracteristicile metodei de măsurare: ) Poate fi aplicat pentru a măsura presiunea aburului și a apei; ) cu condiția îndeplinirii cerințelor, nu trebuie să fie calibrat pentru lichid; ) utilizarea sa duce la pierderi de presiune asupra dispozitivului de îngustare; ) interval dinamic : , adică asigură măsurarea pornind de la debite de % din limita superioară; ) necesită secțiuni lungi drepte ale conductei înainte și după locul de instalare a dispozitivului de îngustare Metoda tahometrică Ca element sensibil în dispozitivele de acest tip, se utilizează un rotor (sau rotor), care este antrenat de un debit de apă controlat Fiecare rotație a rotorului corespunde unei anumite cantități de apă Astfel, numărul de rotații este proporțional cu cantitatea de apă Schema debitmetrului tahometric este prezentată în fig Conductă Orez Schema unui debitmetru tahometric Prin proiectare, debitmetrele tahometrice sunt împărțite în două grupuri principale: debitmetre cu palete, a căror axă de rotație a rotorului este perpendiculară pe direcția de mișcare a apei; debitmetre cu turbină, a căror axă de rotație a turbinei este paralelă cu direcția de mișcare a apei Caracteristicile metodei de măsurare: ) convertorul primar nu are nevoie de curent; ) fiabilitate ridicată; ) este disponibil pentru fiecare consumator, deoarece este ușor de operat, întreținut, reparat și este unul dintre cele mai ieftine dispozitive; ) asigură măsurarea într-o gamă largă (până la : ) a modificărilor debitului; ) nu necesită secțiuni drepte extinse ale conductei: de regulă, acesta este înaintea dispozitivului și Du după acesta (Du - diametrul condiționat); ) un element structural rotativ este plasat în cavitatea conductei; ) este necesar să instalați un filtru la intrarea în dispozitiv Metoda vortexului Se știe că atunci când un lichid sau un gaz curge în jurul unui corp solid (Fig ), în spatele acestuia se formează un val de vortex, iar frecvența formării vortexului este proporțională cu viteza curgerii Măsurarea frecvenței de pulsație în urma vortexului face posibilă obținerea unui semnal proporțional cu viteza curgerii și, în anumite condiții, cu debitul acestuia Orez Schema unui debitmetru vortex Caracteristicile metodei de măsurare: ) Poate fi aplicat pentru a măsura presiunea aburului și a apei; ) asigură măsurarea într-o gamă largă (până la : ) de modificare a debitului; ) este necesar să se plaseze un corp de bluff în cavitatea conductei, "umbrind" parțial secțiunea canalului; ) necesită secțiuni drepte extinse ale conductei ( Du înainte de dispozitiv și Du după locul de instalare a corpului bluff) Metoda cu ultrasunete Fluxul este pătruns de ultrasunete, iar viteza acestuia este determinată fie de timpul necesar ultrasunetelor pentru a călători de la emițător la receptor, fie de timpul necesar pentru ca partea sunetată a fluxului să parcurgă o anumită distanță (Fig ) Orez Schema si moduri de functionare a debitmetrului cu ultrasunete: a - modul de reflexie; b - modul diagonal Caracteristicile metodei de măsurare: ) nu conține elemente structurale în flux; ) asigură măsurarea într-o gamă largă (până la : ) de modificare a debitului; ) critic pentru formarea straturilor de calcar pe suprafața interioară a țevii Metoda electromagnetică Se știe că atunci când apa curge într-un câmp electromagnetic (Fig ), apare un câmp electric, al cărui potențial este proporțional cu viteza curgerii și, în anumite condiții, poate fi proporțional cu debitul chiar și cu modificări ale distribuția vitezei pe secțiunea conductei Serpuit, cotit Orez Schema unui debitmetru electromagnetic Caracteristicile metodei de măsurare: ) nu conține elemente structurale în flux, nu distorsionează profilul curgerii, nu creează zone de stagnare și rezistențe locale; ) asigură măsurarea într-o gamă largă (până la : ) de modificare a debitului; ) este esențial pentru "ungerea" suprafeței interioare a țevii Înainte de a decide construirea unei unități de contorizare a apei cu unul sau altul set de echipamente, este util să se calculeze fezabilitatea economică a acestui eveniment Cel mai evident indicator este perioada de rambursare T, ani, a investițiilor în dispozitivul unității de măsurare: T=L/( - ), ( , ) unde K este investiția în dispozitivul unității de măsurare, rub ; Wt - reducerea costurilor anuale cu apă, rub /an; - costuri anuale pentru renovarea, întreținerea, repararea și verificarea aparatelor unității de contorizare, rub /an Este evident că construirea unei unități de măsurare este recomandabilă dacă perioada de amortizare T nu depășește durata de viață a unității de măsurare Tt T Presiunea în conducta de alimentare a rețelei de încălzire La unitatea de intrare a căldurii (punctul de căldură) înainte de dispozitivul de amestec (dacă există) sau după supapa de admisie Manometru tehnic cu arc de cel puțin , clasa cu limite de măsurare de la la MPa GOST - * E " Sfârșitul mesei Proiectare și parametru măsurat Domeniul de aplicare al măsurătorilor Metode și mijloace de control Perioada min Același invers La unitatea de intrare a căldurii (punctul de căldură) după dispozitivul de amestecare (dacă există) sau înaintea supapei de admisie De asemenea, de ori pe an, în timpul controalelor de primăvară și toamnă (în timpul funcționării de probă) Presiunea în conducta de alimentare a sistemului de încălzire La unitatea de intrare a căldurii (punctul de căldură) după dispozitivul de amestecare Manometru tehnic cu arc de clasă nu mai mică de , cu limite de măsurare de la la MPa GOST - * E De asemenea Același în sens invers La unitatea de intrare de căldură (punctul de căldură) până la dispozitivul de amestec De asemenea " Calitatea izolației termice a liniei de alimentare a coloanei principale și a echipamentului de încălzire (conform proiectului) Mansarda sau subteran tehnic (mansarda tehnică), în funcție de proiectarea sistemului de încălzire (cu linie de distribuție superioară sau inferioară); casa scării, canalul stroboscopic etc (în funcție de locația coloanei principale conform proiectului) Sondă de temperatură ETP-M (GOST - *) Termometru de suprafață TP- " noi, cu coloane monolitice, se prelevează probe pentru analiză în punctele de conectare a acestora la rețeaua din subsol Numărul de conexiuni din care se prelevează probe trebuie să fie, de asemenea, de cel puțin trei, provenite de la montante în diferite secțiuni și la diferite dispozitive de încălzire din clădire Valoarea admisibilă a adâncimii relative maxime a deteriorării prin coroziune a țevilor este luată în termen de % din grosimea peretelui unei țevi noi Valoarea admisibilă a îngustării conductei prin depuneri de coroziune este luată în conformitate cu calculul hidraulic pentru conductele care au fost în funcțiune (cu o rugozitate absolută de , mm) Pentru convectoare, îngustarea permisă a secțiunii deschise din condiția scăderii admisibile a transferului de căldură al încălzitorului este de % Adâncimea relativă a deteriorării coroziunii la metalul țevii este estimată prin raportul dintre diferența dintre grosimea peretelui unei țevi noi de același diametru și tip (ușoară, obișnuită, armată) și grosimea minimă reziduală a peretelui țevii de metal după funcționare în sistemul de încălzire la grosimea peretelui noii conducte conform formulei Ayur \u d - -Aost %, ( , ) "nou unde Lcor este grosimea peretelui noii conducte, luată conform GOST - *; - grosimea minimă reziduală a peretelui conducte după funcționarea în sistemul de încălzire la aceea sau altă perioadă Pentru a evalua adâncimea maximă a deteriorării coroziunii, se folosește o probă de țeavă lungă de - mm, prelevată din elementul corespunzător al sistemului de încălzire (conductă de alimentare, coloană, conductă) Valoarea îngustării secțiunii libere a conductei ădm de către produsele depunerilor de calcar-coroziune este determinată de formula Msh d l ff L %, D ( , ) unde dm este diametrul interior mediu al țevii cu depuneri; dm este diametrul interior al noii țevi, luat conform GOST - * în conformitate cu diametrul său exterior Inspecția stării conductelor începe cu identificarea următoarelor defecte: • fistule în conductă metalică; • fistule (scurgeri) în racorduri filetate; • registre nepro rev (uscătoare de prosoape) Măsuri pentru funcționarea sistemelor de încălzire centrală La operarea sistemelor de încălzire centrală, trebuie să se asigure următoarele: • menținerea temperaturii optime (nu mai mici decât cele permise) a aerului în spațiile încălzite; • golful punctelor superioare ale sistemului; • mentinerea temperaturii apei de intrare si de retur din sistemul de incalzire in conformitate cu graficul de control al calitatii temperaturii apei din instalatia de incalzire; • încălzirea uniformă a tuturor dispozitivelor de încălzire; • menținerea presiunii necesare (nu mai mare decât cea admisă pentru aparatele de încălzire) în conductele de alimentare și retur ale sistemului; • etanșeitate; • eliminarea imediată a tuturor scurgerilor de apă vizibile; • repararea sau înlocuirea robinetelor defecte ale aparatelor de încălzire; • coeficientul de deplasare la unitatea de lift al sistemului de apă nu este mai mic decât cel calculat; • Reglarea sistemului de incalzire, eliminarea radiatoarelor instalate in exces si montarea unora suplimentare in incaperi separate, ramase in urma din punct de vedere al temperaturii Abaterea temperaturii medii zilnice a apei furnizate la sistemele de incalzire trebuie sa se incadreze in ± % din programul de temperatura stabilit În timpul funcționării sistemelor de încălzire, scurgerea orară a lichidului de răcire nu trebuie să depășească norma, care reprezintă , % din volumul de apă din sisteme, ținând cont de volumul de apă din conductele de distribuție Înainte de începerea sezonului de încălzire, după finalizarea reparației, sistemele de încălzire sunt supuse testării presiunii hidraulice pentru rezistență și densitate: • unități lift, aeroterme și încălzitoare de apă - presiune , presiune de lucru, dar nu mai mică de I MPa ( kgf/cm ); • sisteme de încălzire cu încălzitoare din fontă - presiune , presiune de lucru, dar nu mai mult de , MPa ( kgf/cm ); • sisteme de încălzire cu panouri și convector - presiune MPa ( kgf/cm ) Testarea hidraulică se efectuează la temperaturi exterioare pozitive La temperaturi exterioare sub zero, un test de densitate este posibil doar în cazuri excepționale Temperatura din interiorul încăperii nu trebuie să fie mai mică de + °С Testele de rezistență și densitate sunt efectuate în următoarea ordine: ) sistemul de încălzire este umplut cu apă cu o temperatură care nu depășește ° C, aerul este complet eliminat prin orificiile de ventilație din punctele superioare; ) presiunea este adusă la presiunea de funcționare și menținută pentru timpul necesar inspectării tuturor îmbinărilor, fitingurilor, echipamentelor, instrumentelor sudate și cu flanșe, dar nu mai puțin de minute; ) dacă nu sunt detectate defecte în decurs de minute, presiunea este adusă la presiunea de testare (pentru țevile din plastic, timpul de ridicare a presiunii la test trebuie să fie de cel puțin de minute) Testele de rezistență și densitate sunt efectuate separat Se consideră că sistemele de încălzire au trecut testul dacă în timpul implementării lor: • nu s-a constatat nicio "transpirație" a sudurilor sau scurgeri de la dispozitivele de încălzire, conducte, fitinguri și alte echipamente; • în timpul testării de presiune a sistemelor de încălzire a apei timp de minute, căderea de presiune nu a depășit , MPa ( , kgf/cm ); • în timpul testării de presiune a sistemelor de încălzire cu panouri, căderea de presiune în minute nu a depășit , MPa ( , kgf/cm ) Rezultatele verificării sunt documentate într-un act de testare a presiunii Înainte ca sistemul de încălzire să fie pus în funcțiune după instalare, reparare și reconstrucție, testul său termic este efectuat pentru încălzirea uniformă a dispozitivelor de încălzire Rezultatele testelor sunt documentate într-un act În procesul de testare termică, reglarea și reglarea sistemului de încălzire sunt efectuate pentru a: • asigurarea temperaturilor calculate ale aerului în spații încălzite; • distribuirea vehiculului de căldură între instalațiile și echipamentele consumatoare de căldură în conformitate cu sarcinile de proiectare; • asigurarea fiabilității și siguranței funcționării sistemelor; • determinarea capacității de stocare a căldurii a clădirii și a proprietăților de protecție termică a structurilor de închidere; • corectarea diametrelor duzelor liftului și diafragmelor de accelerație; • setarile regulatoarelor automate În timpul funcționării sistemelor de încălzire, se efectuează următoarele lucrări: • Verificarea elementelor sistemelor ascunse de supraveghere constantă (distribuirea conductelor în poduri, subsoluri și canale), cel puțin o dată pe lună; • inspecția celor mai critice elemente ale sistemului (pompe, supape, control și măsurare dispozitive telny și automate) cel puțin o dată pe săptămână; • îndepărtarea aerului din sistemul de încălzire conform instrucțiunilor de utilizare, • curățarea suprafeței exterioare a dispozitivelor de încălzire de praf și murdărie cel puțin o dată pe săptămână; • spălarea colectoarelor de noroi; termenii de spălare sunt stabiliți în funcție de gradul de contaminare, care este determinat de diferența dintre citirile manometrelor înainte și după bazin; • menținerea monitorizării zilnice a temperaturii și presiunii lichidului de răcire, a încălzirii dispozitivelor de încălzire și a temperaturii interioare la punctele de control, precum și a izolației spațiilor încălzite (starea traverselor, ferestrelor, ușilor, porților, structurilor de închidere etc ) Personalul de exploatare trebuie să aibă: a) un jurnal de înregistrare a funcționării sistemelor de încălzire din clădiri; b) diagrame ale principalelor unități și coloane (indicând numărul de apartamente și încăperi în care trec aceste coloane, supape de închidere și control, colectoare de aer ale sistemelor de încălzire); c) instrucțiuni aprobate pentru pornirea, reglarea și golirea instalației de încălzire; instrucțiunile indică frecvența inspecției și revizuirii tuturor echipamentelor și conductelor; d) un grafic al temperaturii apei de alimentare și retur în rețeaua de încălzire și în sistemul de încălzire, în funcție de temperatura exterioară, indicând presiunea apei de funcționare la intrare, presiunea statică și maximă admisă în sistem; e) numerele de telefon ale organizației de deservire a fondului locativ al organizației de furnizare a căldurii (CHP, centrală raională etc ), servicii de urgență, îngrijiri medicale de urgență, apărare împotriva incendiilor; f) unelte, lămpi portabile autoalimentate, material pentru reparații preventive minore, salopete, prosoape, săpun și trusă de prim ajutor; g) un stand pentru amplasarea cheilor de la subsoluri și mansarde ale clădirilor; h) un jurnal de înregistrare pentru eliberarea cheilor personalului de service, care indică numele de familie, prenumele, patronimul destinatarului cheilor, ora eliberării și returnării cheilor În primele zile ale sezonului de încălzire, personalul de exploatare verifică și realizează distribuția corectă a transportorului de căldură prin sistemele de încălzire, inclusiv prin coloane individuale Spălarea sistemelor de încălzire se efectuează anual după sfârșitul perioadei de încălzire, precum și instalarea, revizia, întreținerea cu înlocuirea conductelor (în sistemele deschise, sistemele sunt dezinfectate înainte de punere în funcțiune) Utilizarea apei cu aer comprimat (spălare hidropneumatică) este mai eficientă, deoarece datorită turbulenței mari a mișcării, depunerile sunt mai bine slăbite și îndepărtate din sistem Pentru spălare se folosește apă de la robinet sau de proces În cazul spălării hidropneumatice anuale, acestea sunt limitate la spălarea unui grup de două până la cinci ascensoare Conectarea sistemelor care nu au fost spălate și în sisteme deschise - spălate și dezinfectate, nu este permisă Diafragmele și duzele elevatoarelor hidraulice sunt îndepărtate în timpul spălării sistemului de încălzire După spălare, sistemul este imediat umplut cu lichid de răcire Nu păstrați sistemele de încălzire goale Schimbatoarele de caldura sunt curatate chimic sau mecanic inainte de pornirea sistemului Creșterea presiunii lichidului de răcire (inclusiv pe termen scurt) peste limita admisibilă la oprirea și pornirea sistemelor de încălzire centrală nu este permisă există Pentru a proteja sistemele locale de o creștere de urgență a parametrilor lichidului de răcire, dispozitivele automate sunt instalate în punctele de încălzire Umplerea sistemelor de încălzire se realizează prin linia de retur cu eliberarea aerului din colectoarele de aer sau încălzitoare Presiunea sub care este furnizată apă la conductele sistemului de încălzire nu trebuie să depășească presiunea statică a acestui sistem cu mai mult de , MPa ( , kgf / cm ) și valoarea maximă admisă pentru aparatele de încălzire Conductele din punctele de încălzire, mansarde și subsoluri sunt vopsite și au etichete adecvate care indică direcția de mișcare a lichidului de răcire Robinetele și porțile sunt numerotate conform schemei (proiectului) Îndepărtarea supapelor cu gură pentru inspecția internă și repararea (răzuire a discurilor, verificarea densității inelelor, testarea presiunii) se efectuează cel puțin dată în trei ani; verificarea etanșeității închiderii și schimbarea etanșărilor cutiei de presa ale supapelor de control pe dispozitivele de încălzire - cel puțin dată pe an În timpul funcționării, corpurile de reglare ale robinetelor și porților sunt închise de ori pe lună până la defecțiune, urmate de deschiderea în poziția anterioară Conductele și fitingurile sistemelor de încălzire situate în spații neîncălzite sunt acoperite cu izolație termică, a cărei funcționalitate este verificată de cel puțin ori pe an Verificarea menținerii parametrilor specificați ai lichidului de răcire de către regulatoarele automate se efectuează la fiecare inspecție Pornirea pompelor centrifuge în regim manual se efectuează cu supapa de refulare închisă Înainte de fiecare pornire a pompelor (când pompa funcționează cel puțin o dată pe zi), se verifică starea pompelor și a altor echipamente aferente și a echipamentelor de automatizare La pornirea pompelor: a) rotoarele pompelor centrifuge trebuie să aibă sensul de rotație corect - în sensul de rotație al carcasei; b) să nu existe o curgere a arborelui; c) șuruburile care fixează pompele centrifuge de bază trebuie strânse bine; d) garniturile pompei trebuie să fie etanș, strânse și să nu aibă scurgeri excesive; e) cuplarea unității trebuie protejată de o carcasă detașabilă Reumplerea lubrifierii lagărelor pompei se efectuează de cel puțin dată în zece zile, iar cu lubrifiere cu grăsime - cel puțin dată în trei până la patru luni Temperatura carcaselor lagărelor pompei nu trebuie să depășească °C, în caz contrar trebuie schimbată grăsimea În timpul funcționării, este asigurată funcționalitatea inserțiilor moi și a bazelor pompelor de izolare a vibrațiilor Înlocuirea izolatoarelor de vibrații și a garniturilor din cauciuc se efectuează o dată la trei ani Nivelul de zgomot în spațiile de locuit de la pompele în funcțiune nu trebuie să depășească cel stabilit de standardele sanitare La o temperatură exterioară negativă, dacă circulația apei în sistemul de încălzire s-a oprit și temperatura apei a scăzut la + ° C, sistemul de încălzire este golit Când sistemul de încălzire este deconectat de la rețeaua de încălzire, supapa de pe conducta de alimentare este mai întâi închisă Când închideți robinetul, asigurați-vă că presiunea din rețeaua de alimentare este egală cu presiunea din conducta de retur În modul de funcționare, presiunea în conducta de retur pentru sistemul de consum de căldură a apei este setată mai mare decât cea statică cu cel puțin , MPa, în timp ce nu trebuie să depășească presiunea maximă admisă pentru elementele cele mai puțin durabile ale sistemului Măsuri prioritare pentru economisirea energiei în locuințe și servicii comunale Obiectivele finale ale politicii de economisire a energiei în locuințe și servicii comunale sunt reducerea costurilor de producție și a costurilor serviciilor întreprinderilor de locuințe și servicii comunale și, în consecință, atenuarea procesului de reformare a sistemului de plată pentru locuințe și utilități pentru populație în timpul tranziției industriei către funcționarea prag de rentabilitate Pentru locuințele și serviciile comunale din domeniul economisirii energiei, este necesar să ne concentrăm pe următoarele domenii: ) economisirea resurselor și reducerea pierderilor de căldură: • izolare termica, marind rezistenta termica a anvelopelor cladirii; • modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și căldură; • utilizarea surselor de energie netradiționale; • contabilitatea resurselor energetice și a apei; ) reglementarea consumului de resurse energetice și de apă Activitățile principale ale primei direcții includ: • izolarea termică suplimentară a structurilor de închidere; • Înlocuirea treptată a centralelor termice cu ITP-uri în proiectare bloc-modulară; • introducerea, acolo unde este fezabil din punct de vedere economic, a surselor descentralizate de alimentare cu căldură; • reducerea pierderilor de căldură în rețelele de inginerie printr-o trecere treptată la conducte moderne, inclusiv rețele de încălzire cu izolație din spumă poliuretanică; • optimizarea modurilor de funcționare a rețelelor de alimentare cu apă și căldură prin introducerea sistemelor automate de control și acționare reglabilă a unităților de pompare, înlocuirea pompelor cu capacitate instalată supraestimată; • reconstrucția punctelor de încălzire cu utilizarea echipamentelor termice și mecanice eficiente (de exemplu, încălzitoare de apă cu plăci); • utilizarea pe scară largă a echipamentelor pentru monitorizarea și diagnosticarea stării suprafeței interne a echipamentelor și sistemelor de alimentare cu apă și căldură; • aplicarea celor mai noi metode și tehnologii pentru curățarea depunerilor din echipamentele de schimb de căldură, cazane, sisteme de alimentare cu apă și puțuri; • înlocuirea supapelor și echipamentelor sanitare uzate din apartamente și case individuale; • transformarea cazanelor, acolo unde este posibil, în combustibil gazos; • optimizarea proceselor de ardere în cuptoarele cazanelor și introducerea unor programe optime de control folosind instrumente de automatizare și control, redistribuirea sarcinilor termice prin inelarea rețelelor de încălzire; • asigurarea regimurilor de tratare a apei, interzicerea punerii în funcțiune a cazanelor (atât finalizate prin construcție nouă, cât și după reparații majore la utilaje) care nu sunt dotate cu stații de tratare a apei și nu au trecut testele de funcționare și de reglare în termenele stabilite; • efectuarea lucrarilor de regim si reglaj in retelele termice si sistemele de incalzire si alimentare cu apa calda a cladirilor Utilizarea surselor de energie netradiționale ar trebui considerată drept unul dintre domeniile promițătoare de economisire a energiei în locuințe și servicii comunale, care este, de asemenea, unul dintre aspectele soluționării problemelor de mediu A doua direcție prevede utilizarea obligatorie a dispozitivelor de măsurare și reglementare a consumului de resurse energetice, care este prevăzută de Legea Federației Ruse "Cu privire la economisirea energiei", Civilă Codul danez al Federației Ruse, precum și Decretele Guvernului Federației Ruse "Cu privire la măsurile urgente pentru economisirea energiei" nr din noiembrie și "Cu privire la îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor energetice și a apei de către întreprinderi și organizații din sectorul public" Nr din iunie Prima prioritate este sarcina de a dota cu instrumente stațiile de contorizare la limitele diviziunii zonelor de responsabilitate Sarcinile prioritare includ, de asemenea, dotarea cu dispozitive de contorizare a intrărilor în clădirile și spațiile ocupate de organizațiile din sectorul public Regulatoare de presiune trebuie instalate, de asemenea, la intrările în clădirile publice, pentru a minimiza excesul de presiune care provoacă risipa de apă de la robinete și scurgerile de la fitingurile sanitare Printre măsurile prioritare, este de remarcat în special crearea unui sistem care să asigure montarea și întreținerea pe scară largă a unităților de contorizare, precum și a dispozitivelor de reglare a consumului de căldură, apă și alte resurse energetice Pentru a asigura implementarea practică a proiectelor de economisire a energiei în locuințele și serviciile comunale, este necesar să se creeze un mecanism economic eficient care să includă stimulente de piață și măsuri clare de sprijinire a măsurilor de economisire a energiei concluzii Cele mai semnificative și de rambursare rapidă măsuri pentru îmbunătățirea protecției termice a anvelopei clădirii sunt măsurile de reducere a consumului de căldură prin incinte transparente prin reducerea coeficientului de geam, a pierderilor de transmisie în exces și a pierderilor de căldură datorate infiltrațiilor Izolarea pereților exteriori, a acoperirilor și a tavanelor la nivelul cerințelor SNiP - - oferă un efect mai mic și este rentabilă pentru un nou constructor stva Pentru alte clădiri, perioada de rambursare depășește ani, iar pentru clădirile vechi ajunge la de ani Un efect mai puțin semnificativ asupra izolației anvelopei clădirii prin vitrarea balcoanelor și loggiilor se realizează folosind sticlă obișnuită (perioada de amortizare de până la ani); atunci când se utilizează sticlă specială, perioada de rambursare crește la de ani Dintre măsurile care vizează economisirea căldurii în sistemele inginerești ale clădirilor rezidențiale, cea mai mare eficiență economică pentru construcția nouă este utilizarea sistemelor de ventilație mecanică cu recuperare a căldurii aerului evacuat pentru alimentarea cu apă caldă, contorizarea energiei apartamentului și controlul individual automat al căldurii transferul dispozitivelor de încălzire Rambursarea aici ar trebui să fie așteptată în , - ani pentru fondul reconstruit și în - ani pentru construcția nouă Pentru clădirile rezidențiale gazificate cu o suprafață mare de apartamente (fond vechi), ca alternativă la cea centrală (din casele de cazane autonome), încălzirea locală (apartamentului) și alimentarea cu apă caldă de la generatoare individuale de căldură pe gaz pot fi folosit Contoare de căldură Contabilitatea și înregistrarea consumurilor de energie termică și lichid de răcire sunt organizate în scopul: • implementarea decontărilor financiare reciproce între organizațiile de furnizare a energiei și consumatorii de energie termică; • controlul regimurilor termice și hidraulice ale sistemelor de alimentare și consum de căldură; • controlul utilizării raționale a energiei termice și a lichidului de răcire; • documentarea parametrilor lichidului de răcire: masă (volum), temperatură și presiune Unitatea de contorizare a căldurii folosește un set de dispozitive de măsurare și dispozitive care asigură performanța unuia sau - mai multe functii: masurare, acumulare, stocare, afisare informatii despre cantitatea de energie termica, masa (volumul), temperatura, presiunea lichidului de racire si timpul de functionare al aparatelor Contoarele de căldură sunt folosite ca contoare de căldură Contorul de căldură include un convertor primar de debit, un calculator de căldură și termocupluri de rezistență În plus, unitățile de măsurare a căldurii pot fi echipate cu senzori de presiune și filtre (în funcție de tipul convertorului primar) Contoarele de căldură folosesc convertoare primare cu următoarele metode de măsurare: tahometric, electromagnetic, ultrasonic și vortex, discutat mai devreme Un calculator de căldură este un dispozitiv care calculează cantitatea de căldură pe baza informațiilor introduse despre masa, temperatura și presiunea lichidului de răcire Termocuplurile de rezistență sunt concepute pentru a măsura temperatura, senzorii de presiune - pentru a măsura presiunea Un contor de căldură de orice tip trebuie să efectueze (Fig ): Contabilitate Guzel : FY Alimentare cu apă caldă Incalzi Conducta de alimentare cu incalzire Conducta de retur incalzire ■L Conducta de machiaj f Orez Schema schematică a amplasării punctelor de măsurare a cantității de energie termică, a masei (volumului) lichidului de răcire și a parametrilor acestuia înregistrați în sistemele închise de alimentare cu căldură; simboluri: Г - temperatura; G este masa apei; O - energie termică; T - timp măsurare automată- • debitul lichidului de răcire în conductele sistemului de alimentare cu căldură sau de alimentare cu apă caldă; • temperatura transportorului de căldură în conductele sistemului de alimentare cu căldură sau de alimentare cu apă caldă și conducta de alimentare cu apă rece; • suprapresiune a lichidului de răcire în conducte (în prezența senzorilor de presiune cu ieșire de curent); • timp de funcţionare la tensiunea de alimentare aplicată; • timpul de functionare in zona de eroare; calcul' • diferența de temperatură a transportorului de căldură în conductele înainte și retur (conducta de alimentare cu apă rece); • puterea termică consumată; • volumul de lichid de răcire care curge prin conducte; • cantitatea de căldură consumată La alegerea contoarelor de căldură, caracteristicile metrologice ale dispozitivelor de măsurare sunt supuse următoarelor cerințe: ) contoarele de căldură trebuie să asigure măsurarea energiei termice a apei calde cu o eroare relativă de cel mult: • % când diferența de temperatură în conductele de alimentare și retur este de la la °С; • % - dacă diferenţa de temperatură în conductele de alimentare şi retur este mai mare de 'C; ) contoarele de căldură trebuie să asigure măsurarea energiei termice a aburului cu o eroare relativă de cel mult: • % - în intervalul de consum de abur de la la %; • % - în intervalul de consum de abur de la la %; ) apometrele trebuie să ofere măsurarea masei (volumului) lichidului de răcire cu o eroare relativă Nu mai mult de % în intervalul debitului de apă și condens de la la % Contoarele de abur trebuie să ofere măsurarea masei vehiculului de căldură cu o eroare relativă de cel mult % în intervalul debitului de abur de la la %; ) pentru un dispozitiv de măsurare care înregistrează temperatura lichidului de răcire, eroarea absolută în măsurarea temperaturii А/, °С nu trebuie să depășească valorile determinate de formula A/=±( , + , /), ( , ) unde / este temperatura lichidului de răcire, °С; ) dispozitivele de măsurare care înregistrează presiunea lichidului de răcire trebuie să asigure măsurarea presiunii cu o eroare relativă de cel mult %; ) dispozitivele de măsurare a timpului de înregistrare trebuie să asigure măsurarea timpului curent cu o eroare relativă de cel mult , % Un set de dispozitive pentru o unitate de contorizare a căldurii depinde de sarcina totală de căldură, de tipul sistemului de alimentare cu căldură (deschis sau închis) și de schema de conectare a sistemelor consumatoare de căldură la rețelele externe de căldură În sistemele de consum de căldură deschise și închise la unitatea de contorizare a energiei termice și a lichidului de răcire se determină următoarele: • timpul de funcționare a dispozitivelor stației de contorizare; • energie termică primită; • masa (volumul) transportorului de căldură primită prin conducta de alimentare și returnată prin conducta de retur; • masa (volumul) transportorului de căldură primită prin conducta de alimentare și returnată prin conducta de retur pentru fiecare oră; • temperatura medie orară și medie zilnică a transportorului de căldură în conductele de alimentare și retur ale unității de contorizare În sistemele de consum de căldură conectate conform unei scheme independente, se determină suplimentar masa (volumul) transportorului de căldură consumat pentru machiaj În sistemele deschise de consum de căldură, determin suplimentar: • masa (volumul) transportorului de căldură utilizat pentru preluarea apei în sistemele de alimentare cu apă caldă; • presiunea medie orară a lichidului de răcire în conductele de alimentare și retur ale unității de dozare Valorile medii orare și medii zilnice ale parametrilor lichidului de răcire sunt determinate pe baza citirilor instrumentelor care înregistrează parametrii lichidului de răcire În sistemele de consum de căldură deschise și închise, în care sarcina totală de căldură nu depășește , Gcal/h, masa (volumul) transportorului de căldură primit și returnat pentru fiecare oră și valorile medii orare ale parametrilor purtătorului de căldură nu pot fi determinat Pentru consumatorii din sistemele de consum de căldură deschise și închise, a căror sarcină termică totală nu depășește , Gcal/h, la stația de contorizare cu ajutorul dispozitivelor se poate determina doar timpul de funcționare al dispozitivelor stației de contorizare, masa (volumul) ) a lichidului de răcire primit și returnat, precum și masa (volumul) lichidului de răcire utilizat pentru machiaj În sistemele deschise de consum de căldură, masa transportorului de căldură utilizat pentru aportul de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă trebuie determinată suplimentar Diagramele schematice de amplasare a punctelor pentru măsurarea masei (volumului) lichidului de răcire, a temperaturii și presiunii acestuia, a compoziției parametrilor măsurați și înregistrați ai lichidului de răcire în sistemele de alimentare cu căldură deschise și închise sunt prezentate pe deplin în "Regulile de contabilizare a energie termică și lichid de răcire" Pentru sistemele de consum de căldură în care anumite tipuri de sarcini termice sunt conectate la căldură externă rețelele cu conducte independente, contabilizarea energiei termice, a masei (volumului) și a parametrilor lichidului de răcire se realizează pentru fiecare sarcină conectată independent Unitatea de dozare a energiei termice, masei (volumului) si parametrilor lichidului de racire este echipata la punctul de caldura detinut de consumator, intr-un loc cat mai aproape de supapele de cap Locația de instalare a contorului trebuie să garanteze funcționarea acestuia fără posibile deteriorări mecanice Ghișeele sunt asigurate cu acces gratuit pentru inspecție în orice perioadă a anului Instalarea contoarelor în zone inundate în camere frigorifice la o temperatură mai mică de ° C și în încăperi cu o umiditate mai mare de % nu este permisă Unitățile de măsurare a căldurii sunt proiectate în conformitate cu "Regulile de contabilizare a energiei termice și a agentului termic" Pentru a selecta un contor de căldură, este necesar să se determine debitul total al transportorului de căldură pentru încălzire, alimentare cu apă caldă și ventilație De asemenea, este necesar să se determine pierderea de presiune a lichidului de răcire atunci când se instalează un set de dispozitive pentru o unitate de contorizare a căldurii Admiterea în exploatare a unității de contorizare la consumator se efectuează de către un reprezentant al organizației de furnizare a energiei în prezența unui reprezentant al consumatorului, despre care se întocmește un act corespunzător în două exemplare în conformitate cu Anexa la Reguli de contabilizare a energiei termice și a lichidului de răcire Pentru a permite stația de contorizare în funcțiune, reprezentantul consumatorului trebuie să prezinte o diagramă schematică a punctului de căldură, un proiect pentru stația de contorizare a căldurii convenit cu organizația de furnizare a energiei, pașapoarte pentru dispozitivele stației de contorizare și o stație de contor instalată și testată pentru funcționare , inclusiv dispozitivele care înregistrează parametrii lichidului de răcire Unitatea de măsurare este considerată nefuncțională în următoarele cazuri: • intervenție neautorizată în funcționarea sa; • încălcarea sigiliilor de pe echipament; • deteriorarea mecanică a dispozitivelor și elementelor unității de măsurare; • lucrarea oricăruia dintre ele în afara normelor de acuratețe; • legături în conducte neprevăzute de proiectarea unității de contorizare Pornirea și reglarea sistemelor de încălzire Pornirea sistemului de încălzire Înainte de pornirea sistemului de încălzire, se efectuează o inspecție externă a echipamentului, în urma căreia respectarea proiectului de diametre, pante, vopsire, izolație termică și așezarea conductelor, tipul și numărul dispozitivelor de încălzire, corectitudinea instalarea și funcționarea supapelor de închidere și control, colectoare de noroi, ascensoare sau pompe de amestec, dispozitive de control și măsurare, pompe de completare și alte echipamente, instalarea corectă a dispozitivelor de încălzire Sistemul de încălzire este pornit numai după spălare și testarea presiunii Punerea în funcțiune a sistemului de încălzire este un eveniment responsabil pentru funcționarea sistemului, desfășurat în strictă conformitate cu programul de către o echipă de lăcătuși, împărțiți în perechi, fiecare efectuând operațiuni la pornirea sistemului pe - coloane În momentul umplerii sistemului, toate colectoarele de aer din cele mai înalte puncte trebuie să fie deschise Dacă presiunea din conducta de retur este mai mare decât presiunea hidrostatică posibilă în sistemul de încălzire, sistemul este umplut prin deschiderea lină a supapei de pe conducta de retur, astfel încât presiunea să scadă cu cel mult , - , MPa Dacă pe conducta de retur este instalat un contor de apă, atunci sistemul este umplut prin conducta de ocolire, iar în lipsa acestuia, apometrul este îndepărtat și în locul său este instalată o conductă de ramură cu o flanșă Dacă presiunea din conducta de retur este mai mică decât presiunea hidrostatică posibilă în sistemul de încălzire, atunci umplerea se efectuează după cum urmează În absența unui regulator de presiune "în sine" - inițial prin alimentarea cu apă din conducta de retur, iar apoi de la conducta de alimentare prin conducta de aspirație până la lift în conducta de retur, în timp ce umplerea se face lent, controlând manometrele Dacă există un regulator de presiune "în sine", sistemul nu poate fi umplut cu deschiderea obișnuită a unei supape pe conducta de retur: de exemplu, în absența apei în sistemul de încălzire și a circulației în acesta, o forță unilaterală din partea arcul va acționa asupra supapei regulatorului, având tendința de a închide supapa În acest caz, pentru umplere, este necesar să efectuați următoarele operații: deschideți colectoarele de aer din partea superioară a sistemului și supapa de pe conducta de retur, slăbiți arcul supapei, deschideți ușor supapa de pe conducta de alimentare și începeți să umpleți încet sistemul de la conducta de alimentare În acest caz, este necesar să se respecte manometrul de pe partea laterală a sistemului de încălzire din unitatea termică a clădirii De îndată ce presiunile în fața supapei și în spatele supapei (pe conducta de retur) sunt egale, arcul este tensionat Este tras până când tot aerul este eliminat din sistem, iar apa curge din colectoarele de aer După aceea, robinetele de aer sunt închise și arcul este tensionat în continuare, astfel încât presiunea din fața regulatorului să fie egală cu înălțimea sistemului plus - m La pornirea sistemelor de încălzire iarna, pe lângă operațiunile de mai sus, trebuie luate următoarele măsuri pentru a preveni înghețarea sistemului: I) sistemul de încălzire trebuie umplut în secțiuni separate ( - coloane fiecare), începând de la cele mai îndepărtate secțiuni de la intrare; umplerea si punerea in functiune a montantilor si la forajele scarilor pot fi efectuate dupa umplerea si pornirea coloanelor principale ale sistemului de incalzire al cladirii; ) înălțătoarele și dispozitivele situate în încăperile care comunică cu aerul exterior (încăperi neizolate, încăperi cu geam lipsă, pasaje neizolate, vestibule etc ) trebuie oprite Sistemele de încălzire cu cablare inferioară și sistemele orizontale cu o singură conductă sunt umplute cu apă din conducta de alimentare a rețelei de încălzire prin ambele linii - directă și retur Pentru a face acest lucru, în intrarea termică este aranjat un jumper La umplerea unui sistem orizontal cu o singură țeavă, montantul și aparatele unui etaj sunt mai întâi umplute cu lichid de răcire, apoi al doilea etc Într-un sistem de încălzire cu circulație naturală, de regulă, toate coloanele sistemului sunt umplute cu apă fără a fi împărțite în părți Cu o presiune suficientă în alimentarea cu apă, sistemul de încălzire este umplut cu apă de la alimentarea cu apă Dacă presiunea este insuficientă, se folosește o pompă pentru umplerea sistemului Reglarea sistemului de încălzire O condiție importantă pentru funcționarea satisfăcătoare a sistemului de încălzire este realizarea echilibrului hidraulic După punerea în funcțiune a sistemului de încălzire, se determină consumul de energie termică utilizată pentru încălzire În caz de nerespectare a valorilor solicitate ale încărcăturii termice, sistemul de încălzire este reglat Reglarea transferului de căldură al sistemelor de încălzire poate fi efectuată în două moduri: ) reglementarea calitatii, acelea modificarea temperaturii lichidului de răcire; ) reglarea cantitativă, i e modificarea cantității de lichid de răcire Reglarea de înaltă calitate a sistemelor de încălzire centrală se realizează central la cazanul sau pe o altă sursă de căldură; control cantitativ - direct pe sistemul de încălzire al clădirii Reglarea sistemului de încălzire al unei clădiri începe cu determinarea debitelor de lichid de răcire pentru contoarele de apă și debitmetrele instalate în stația de încălzire În lipsa dispozitivelor de control și măsurare, reglarea sistemului de încălzire se bazează pe verificarea dacă debitele efective de apă corespund cu cele calculate În acest caz, debitul calculat se înțelege ca debitul de apă din sistemul de încălzire care asigură transferul de căldură specificat (energie termică consumată) Gradul de conformitate a debitului efectiv de apă cu cel calculat este determinat de diferența de temperatură a apei din sistem, în timp ce temperatura reală a apei din rețeaua de încălzire nu trebuie să se abate de la cea calculată cu mai mult de °C Dacă diferența este sub nivelul permis, atunci aceasta indică un debit de apă supraestimat și, în consecință, un diametru supraestimat al orificiului diafragmei de accelerație sau al duzei la intrarea în sistemul de încălzire Dacă diferența de temperatură este mai mare decât valoarea admisă, atunci aceasta indică un debit de apă subestimat și, în consecință, un diametru subestimat al clapetei sau duzei În ambele cazuri, se determină noul diametru al duzei liftului Dacă este imposibil să se determine pierderea reală de presiune în sistem, determinarea noului diametru al clapetei sau duzei poate fi efectuată folosind valoarea calculată a pierderii de presiune Dacă după înlocuirea duzei sau a plăcii de accelerație, temperatura interioară a încăperilor încălzite diferă cu mai mult de °C față de cea calculată, atunci este necesară schimbarea din nou a diametrului duzei sau a plăcii de accelerație Trebuie remarcat faptul că reglementarea sistemelor de încălzire a clădirilor folosind șaibe se realizează numai atunci când șaibele sunt calculate și instalate pe intrările tuturor clădirilor conectate la rețeaua de încălzire Temperatura interioară a aerului din incinta clădirilor se măsoară la - ore după pornirea sistemului de încălzire al clădirii, în funcție de programul de temperatură al apei din conducta de alimentare Temperatura se măsoară în cel puțin % din încăperile încălzite Datorită faptului că sistemele de încălzire, de regulă, nu sunt reglate la temperatura exterioară calculată, ci la temperaturi exterioare relativ ridicate la începutul sezonului de încălzire, în sistemul de încălzire apar nereglementări: • verticală - este determinată de discrepanța dintre transferul de căldură al dispozitivelor de încălzire ale diferitelor etaje la valorile cerute; • orizontală - determinată de modificarea neuniformă a transferului de căldură de la dispozitivele de încălzire ale unui etaj Nealinierea verticală a sistemelor de încălzire a apei cu două conducte cu un debit constant de apă are loc din cauza modificărilor inegale ale presiunii gravitaționale în dispozitivele de încălzire ale diferitelor etaje atunci când temperatura exterioară se modifică În sistemele cu o singură conductă, dezalinierea verticală apare din cauza modificărilor debitului de apă din sistem Nealinierea orizontală a sistemelor de încălzire are loc din cauza răcirii apei în conductele și coloanele principale Reglarea greșită a sistemelor de încălzire a apei este eliminată în procesul de reglare operațională a sistemelor Sistemele de încălzire cu două conducte sunt supuse celei mai mari nealinieri Reglarea operațională a sistemelor se realizează în funcție de diferența de temperatură necesară a aportului termic prin modificarea cantității de apă care intră în sistem conform cerințelor de mai sus, în funcție de tipul de sisteme și de intrarea termică Din moment ce diferența de temperatură este legată de debitul de apă într-o relație invers proporțională, pentru a crește diferența de temperatură față de cea cerută, este necesară reducerea debitului de apă prin închiderea robinetului de la intrare sau, invers, creșterea debitului la o temperatură crescută diferență După finalizarea ajustării în unitatea termică, ei încep să ajusteze elementele de ridicare individuale ale sistemului În sistemele cu fundătură, reglarea se face prin robinete pe coloane, șaibe de accelerație sau supape de echilibrare instalate pe coloane După ce s-au terminat de montat, acestea încep să regleze transferul de căldură al dispozitivelor de încălzire prin măsurarea diferenței de temperatură la intrarea și la ieșirea apei din dispozitiv La reglarea sistemului folosind sonde de temperatură, este permisă o abatere de la valoarea calculată cu ± % Vanele de echilibrare sunt supape de clape a conductelor cu rezistență hidraulică variabilă, concepute pentru a asigura distribuția calculată a debitului pe elementele rețelei de conducte sau pentru a stabiliza presiunile de circulație sau temperaturile în acestea În locul diafragmelor de reglare (şaibe) se folosesc supape manuale pentru reglarea sistemului de încălzire, în care fie nu există dispozitive de control automat, fie nu permit limitarea debitului limitator (calculat) al mediului transportat Supapele automate de echilibrare sunt folosite pentru a menține o diferență constantă de presiune între conductele de alimentare și retur ale sistemului, pentru a asigura un debit constant al lichidului de răcire sau pentru a stabiliza temperatura acestuia Supapele sunt instalate pe coloane sau ramuri orizontale ale sistemului de încălzire În sistemele cu două conducte, din cauza influenței presiunii, de regulă, aparatele de la etajele superioare sunt supraîncălzite Dacă nu există supraîncălzire la etajele inferioare, atunci transferul de căldură al dispozitivelor de la etajele superioare este redus, reducând trecerea secțiune de robinete duble de reglare In cazul supraincalzirii aparatelor la etajele superioare si subincalzirii la cele inferioare, folositi supapele de reglaj dublu pentru a reduce aria de curgere la etajele superioare si a o mari la cele inferioare Debitul de apă în aparatele de încălzire ale unui sistem cu o singură conductă este reglat de diferența de temperatură a apei din aparate Controlul operațional al sistemelor de încălzire cu circulație naturală este cel mai simplu, deoarece în astfel de sisteme nu există de obicei aparate complet neîncălzite Înainte de a începe reglarea, robinetele de pe toate coloanele și aparatele trebuie să fie complet deschise Neregulile la incalzire sunt eliminate prin reglarea robinetelor Temperatura apei în timpul punerii în funcțiune trebuie menținută între - °C La sfârșitul ajustării sistemului, temperatura din cazanele sistemului local de încălzire este adusă la ° C și la această temperatură se verifică din nou încălzirea dispozitivelor În condiții de funcționare, indiferent cât de bine este reglată funcționarea sistemului de încălzire, temperatura reală a aerului din incintă poate fi diferită Un indicator de încredere al transferului normal de căldură al dispozitivelor de încălzire este temperatura lichidului de răcire din coloanele de retur O temperatură scăzută indică faptul că sistemul de încălzire nu primește cantitatea necesară de lichid de răcire din rețeaua de încălzire sau temperatura acestuia este scăzută O temperatură ridicată indică un consum în exces de lichid de răcire în comparație cu valoarea calculată sau aportul unui lichid de răcire cu o temperatură peste normală conform graficului de temperatură Instalarea termostatelor pe calorifere Pentru a menține automat o temperatură confortabilă în cameră, se folosesc termostate (supape termostatice sau termostate) Termostatul este instalat în sistemul de încălzire al clădirii în fața oricărui tip de încălzitor pe conducta care îi furnizează apă caldă Prin reducerea aportului de căldură în exces de la încălzitor în perioadele de câștig de căldură din radiația solară, oameni, aparate electrice, termostatul elimină supraîncălzirea încăperii Termostatul radiatorului este un controler proporțional automat cu un domeniu de control relativ mic Termostatul este format din două părți, un element termostatic universal și o supapă de control prestabilită (sau supapă cu capacitate crescută) Dispozitivul principal al elementului termostatic este burduful, care asigură controlul proporțional Senzorul de termocuplu detectează modificări ale temperaturii ambientale Burduful și senzorul sunt umplute cu un lichid care se evaporă ușor și cu vaporii acestuia Presiunea reglată în burduf corespunde temperaturii de încărcare a acestuia Această presiune este echilibrată de forța de compresie a arcului de reglare Pe măsură ce temperatura aerului din jurul senzorului crește, o parte din lichid se evaporă și presiunea vaporilor din burduf crește În același timp, se întinde, deplasând conul supapei spre închiderea orificiului pentru curgerea lichidului de răcire în încălzitor până se ajunge la un echilibru între forța arcului și presiunea vaporilor Când temperatura aerului scade, vaporii se condensează, presiunea din burduf scade, ceea ce duce la reducerea acesteia și deplasarea conului supapei spre deschidere într-o poziție în care se stabilește din nou echilibrul sistemului Termostatele pentru radiatoare sunt disponibile cu senzor de temperatură încorporat și cu senzor la distanță pentru instalarea în sisteme de încălzire cu o singură și două conducte Exemple de instalare a termostatelor sunt prezentate în fig Elementele termostatice cu senzor la distanță sunt utilizate în următoarele cazuri: • termoelementele sunt acoperite cu o perdea oarbă; • fluxul de căldură din conductele sistemului de încălzire afectează senzorul de temperatură încorporat; • termoelementul este situat în zona de tiraj; • încălzitoarele și termostatele instalate pe acestea sunt inaccesibile utilizatorului; • este necesară instalarea verticală a elementului termostatic Senzorul de la distanță al elementului termostatic este instalat pe un perete sau o plintă fără mobilier și perdele sub încălzitor în condiții Orez Instalarea radiatoarelor termostatice în sistemele de încălzire: a - gravitație cu două conducte; b - statie de pompare cu o singura conducta Vai că nu există conducte de căldură ale sistemului de încălzire Elementul termostatic este reglat la temperatura necesară a camerei prin rotirea mânerului său cu o scară circulară imprimată pe el Principalele defecțiuni ale sistemelor de încălzire, metode de detectare a acestora Principalul factor care indică funcționarea nesatisfăcătoare a sistemului de încălzire este neîncălzirea încălzitoarelor Motivele neîncălzirii pot fi atât proiectarea, cât și instalarea în natură, precum și funcționarea analfabetă a sistemului de încălzire Funcționarea nesatisfăcătoare a sistemului de încălzire poate fi cauzată de următoarele motive: • funcţionarea defectuoasă a unităţii de comandă; • inconsecvența diametrelor șaibelor de accelerație cu valorile calculate; • nivel insuficient de lichid de răcire în sistem; • presiune insuficientă a lichidului de răcire în sistem: • blocaje în sistem; • scăderea temperaturii în spațiile încălzite în comparație cu valorile calculate; • prezența de aer și pungi de aer; • decizii incorecte de proiectare; • instalarea de proastă calitate a sistemului; • conducte de congelare și aparate de încălzire; • încălcarea etanșeității elementelor sistemului În sistemele de încălzire a apei, un lift este utilizat în unitățile de control, a cărui funcționare nesatisfăcătoare poate fi cauzată de manopera proastă a componentelor sale individuale, asamblarea necorespunzătoare, calculul incorect al diametrului duzei liftului și blocarea parțială a duzei Defecțiunea liftului poate fi detectată prin diferența de temperatură înainte și după aceasta Dacă temperatura diferă semnificativ de cea calculată în graficul de temperatură, liftul este defect Dacă temperatura măsurată înainte de lift diferă ușor de temperatura măsurată după lift, diametrul duzei ascensorului este supraestimat O defecțiune a regulatorului de debit duce la o modificare a debitului lichidului de răcire în comparație cu cel calculat Acest lucru este determinat de schimbarea temperaturii în conductele de alimentare și retur Cu o schemă independentă de conectare a sistemului de încălzire la rețelele externe de încălzire, defecțiunile unității de control a pompei pot fi cauzate de defecțiuni ale pompelor, încălzitoarelor de apă, supapelor de închidere și de siguranță, scurgeri în echipamente și conducte și defecțiuni ale regulatoarelor Defecțiunile pompei includ distrugerea cuplajelor elastice care leagă motorul și arborii pompei, distrugerea lagărelor și a scaunelor lagărelor, uzura palelor rotorului și rotorului de pe arbore, fistule și fisuri în carcasă, scurgeri prin garniturile de prindere Defecțiunile încălzitoarelor de apă apar ca urmare a unei încălcări a etanșeității expansiunii țevilor în foaia tubulară, a rupturii țevilor, a creșterii excesive a acestora, a lipirii fasciculului de tuburi, a apariției fistulelor și a fisurilor în corpul încălzitorului de apă Încălcarea etanșeității țevilor este determinată de scurgerea constantă a apei la deschiderea supapelor de scurgere de pe încălzitorul de apă sau colectoarele de noroi Creșterea excesivă a țevilor este determinată de creșterea căderii de presiune pe încălzitorul de apă Lipirea fasciculului de tuburi este cauzată de instalarea incorectă a secțiunii de încălzire sau de distrugerea raftului de susținere din interiorul corpului încălzitorului Aderența fasciculului de tuburi duce la scăderea țevilor și la scăderea temperaturii lichidului de răcire în conducta de retur a rețelei de încălzire Blocajele apar ca urmare a pătrunderii murdăriei în sistem cu rezervoare defecte și a depunerii de produse de coroziune pe suprafața interioară a țevilor Blocarea bazinului este determinată de citirile manometrelor instalate înainte și după aceasta, prin creșterea căderii de presiune În sistemul de încălzire, blocajele se formează cel mai adesea în locurile în care direcția de mișcare a lichidului de răcire se schimbă (cruci, teuri, coturi), în locurile în care sunt instalate supape de închidere și control, secțiunile de conducte sunt înguste, în locurile în care viteza a lichidului de răcire este redus semnificativ (în încălzitoare, colectoare de aer cu flux) Blocajele pot fi detectate prin metode de temperatură și acustice Prin metoda temperaturii, temperatura se măsoară la loc cu termometre lichide sau electronice (sonde termice) Pentru sistemele cu o singură conductă, este indicat să se folosească a doua metodă, în care sistemul este ascultat În locurile de blocaje, secțiunea transversală se îngustează, ca urmare, viteza lichidului de răcire crește, ceea ce duce la o creștere a zgomotului Pentru ascultare, se folosește un detector de scurgeri, care constă dintr-un amplificator, o sursă de alimentare, un indicator, o sondă și căști Spălarea hidraulică se realizează prin crearea unor viteze mari ale unui debit constant de apă Spălarea hidraulică îndepărtează blocajele cauzate de particulele ușoare Dar în zonele în care viteza de mișcare a apei este scăzută, cel mai adesea este imposibil să eliminați blocajul în acest fel, deoarece particulele grele se depun din cauza vitezei reduse În acest caz, este mai convenabil să se utilizeze spălarea hidropneumatică, care se realizează prin furnizarea de aer comprimat la conductele umplute cu apă În același timp, viteza amestecului apă-aer crește și se creează un flux mare de turbulențe, în urma căruia depunerile sunt slăbite și îndepărtate din sistem Spălarea hidropneumatică a sistemului se realizează într-unul din două moduri - curgere sau umplere În funcție de proiectarea sistemului de încălzire și de gradul de contaminare a acestuia, se spală coloane, grupuri de coloane, secțiuni sau întregul sistem De obicei, de la la coloane sunt spălate în același timp, în timp ce toate celelalte rampe sunt oprite Dacă este imposibil să îndepărtați blocajul prin spălare, conductele sunt curățate cu un fir elastic gros, pentru aceasta zona de curățat este oprită și apa este scursă din aceasta Murdăria slăbită este îndepărtată cu o perie sau apă O scădere a temperaturii în cameră poate fi cauzată de următoarele motive: încălcarea circulației lichidului de răcire, funcționarea defectuoasă a unității de control, conectarea neautorizată a încălzitoarelor suplimentare Când temperatura camerei scade, în primul rând, este necesar să se verifice temperatura lichidului de răcire furnizat sistemului de încălzire cu ajutorul unui termometru Dacă temperatura lichidului de răcire corespunde standardului, atunci defecțiunea sistemului de încălzire constă într-o încălcare a circulației lichidului de răcire sau într-o reglare necorespunzătoare a sistemului Încălcarea circulației lichidului de răcire are loc atunci când ridicarea și alimentarea încălzitorului sunt blocate complet sau parțial, aerul intră în sistem ("aerisirea" sistemului), înghețarea sistemului, erorile la instalarea conductelor, fitingurilor, dacă functioneaza defectuos, regleaza sistemul, scade presiunea din cauza scurgerilor de apa Înghețarea conductelor și a dispozitivelor de încălzire are loc iarna în timpul opririlor și pornirilor sistemului de încălzire Apa caldă, aburul și încălzirea electrică sunt folosite pentru a elimina această defecțiune Dintre toate metodele, cel mai des este utilizată încălzirea cu apă caldă, pentru care secțiunile înghețate ale conductelor și încălzirea aparatele de corp sunt înfășurate cu o cârpă și apoi turnate cu apă fierbinte Încălzirea cu abur necesită deconectarea secțiunii înghețate, dar permite încălzirea conductelor fără a îndepărta izolația termică De obicei, conductele din spațiile industriale sunt încălzite cu abur Pentru încălzirea conductelor ascunse, acestea sunt încălzite electric prin instalații de curent alternativ Încălzirea se realizează cu un curent de - A la o tensiune de cel mult V Zona încălzită trebuie deconectată și izolată de sistemul de încălzire Instalațiile DC nu sunt utilizate pentru a evita coroziunea conductelor Încălzirea cu arzătoare și arzătoare cu gaz este un pericol de incendiu, așa că trebuie luate măsuri de precauție suplimentare La încălzirea conductelor și a aparatelor de încălzire prin oricare dintre metodele de mai sus, trebuie reținut că zonele înghețate nedeteriorate trebuie încălzite în direcția mișcării apei, deoarece în acest caz încălzirea este accelerată datorită circulației sale Încep să se încălzească de la marginea părții înghețate a sistemului, altfel conducta sau dispozitivul pot fi deteriorate Riserele sunt de obicei încălzite de jos, asigurând astfel circulația locală și eliminarea apei dezghețate Într-un sistem cu o singură țeavă cu secțiuni de închidere, după încălzirea coloanei, racordurile la dispozitivele de încălzire sunt încălzite, iar pentru fiecare dispozitiv, partea cea mai apropiată de montant Restul încălzitorului va fi încălzit de apa care circulă Erorile la instalarea conductelor și fitingurilor pot duce la o scădere a ariei secțiunii transversale a debitului și la o încălcare a circulației Încălzirea neuniformă a dispozitivelor de încălzire are loc atunci când sistemul de încălzire este reglat greșit și este necesară reglarea sistemului Scurgerile de lichid de răcire din sistem duc la o scădere a presiunii în acesta, Încălcarea etanșeității elementelor sistemului de încălzire duce la scurgerea lichidului de răcire În conducte, scurgerile apar din cauza coroziunii, care crește în timpul funcționării dacă sistemul de încălzire nu este spălat, precum și atunci când oxigenul aerului intră în lichidul de răcire atunci când sistemul este umplut cu apă de la robinet nedezaerată și sistemul este golit frecvent Încălcarea etanșeității poate apărea în locurile în care țevile sunt îndoite din cauza îndoirii necorespunzătoare Condiții de reparații curente și majore ale sistemelor de încălzire În timpul producției de reparații curente și majore ale echipamentelor de inginerie ale sistemelor de încălzire, se efectuează următoarele lucrări: ) schimbarea secțiunilor individuale ale conductelor, secțiunilor dispozitivelor de încălzire, supapelor de închidere și control; ) instalarea (dacă este necesar) de macarale pneumatice; ) izolarea tevilor, aparatelor, vaselor de expansiune, pistonului; ) reașezarea căptușelii cazanelor, conductelor de aer, coșurilor de fum (în camera cazanelor); ) schimbarea secțiunilor individuale ale cazanelor din fontă, armături, dispozitive de control și măsurare, grătar; ) înlocuirea motoarelor electrice individuale sau a pompelor de putere mică; ) refacerea izolației termice distruse; ) testarea hidraulică și spălarea sistemului; ) spălarea dispozitivelor de încălzire (pe verticală) și în general a sistemelor de încălzire; ) reglarea și reglarea sistemelor de încălzire După o revizie majoră, este necesar să testați sistemele de încălzire descrise mai sus EVALUAREA STĂRII TEHNICE ȘI CARACTERISTICILE DE PERFORMANȚĂ ALE SISTEMELOR DE VENTILARE Metodologie de evaluare a stării tehnice a coșurilor de fum, canalelor de gaz, canalelor de ventilație Pentru a evalua starea tehnică a coșurilor de fum, a conductelor de gaz și a conductelor de ventilație după reparație, se verifică permeabilitatea acestora, pentru aceasta se coboară în ele o sarcină sferică cu un diametru de - mm și o greutate de cel mult kg Sarcina trebuie să treacă la baza canalelor Dacă în procesul de scădere a sarcinii sunt detectate rezistențe locale inamovibile, atunci adecvarea canalelor este verificată de cantitatea de aer îndepărtată din canal Canalele trebuie să asigure eliminarea cantității necesare de aer Canalele sunt, de asemenea, verificate pentru densitate și izolare Testul se efectuează cu ajutorul fumului Dacă în timpul verificării apare fum în canalele adiacente, aceasta indică scurgerea acestora Evaluarea stării tehnice a sistemelor de ventilație se realizează pe baza rezultatelor unui studiu al stării sanitare și igienice a încăperii și a parametrilor sistemelor de ventilație Examinarea stării sanitare și igienice a încăperii include determinarea temperaturii, umidității relative, vitezei de mișcare și purității aerului (contaminarea cu gaz) Inspecția se efectuează la sarcina nominală a echipamentului după ce au fost finalizate toate măsurile de eliminare a defectelor constatate ca urmare a inspecției vizuale a sistemelor de ventilație Modul de funcționare al sistemului de ventilație trebuie să respecte proiectul Pentru a determina temperatura în incintă, se folosesc termometre calibrate cu o valoare a diviziunii de cel mult , ° C sau anemometre cu fir fierbinte Pentru a determina tempo-ul temperatura aerului în zona de lucru a camerei, termometrele sunt instalate la o distanță de , m de podea Citirile termometrului trebuie luate nu mai devreme de minute de la instalare Umiditatea relativă din cameră este măsurată de un psicrometru folosind diferența dintre citirile termometrului uscat și umed folosind tabele speciale, nomograme sau diagrame /-J ale aerului umed Umiditatea relativă se măsoară în zona de lucru a încăperii la un nivel de , m de podea Se recomandă păstrarea aparatului în cameră după ce este umplut cu apă timp de minute înainte de începerea măsurătorilor Viteza de mișcare a aerului în cameră este determinată de un anemometru cu fir fierbinte, care este instalat la o distanță de , m de podea Eroarea de măsurare Dv este determinată de formula Dv = ±( , v + , ), ( , ) unde ѵ este viteza medie de mișcare a aerului în încăpere, m/s Analiza aerului din spațiile de lucru se efectuează în zona de respirație, care este situată pe o rază de , m de fața lucrătorului La efectuarea analizelor se recomandă utilizarea unui analizor de gaze care să permită efectuarea simultană a probelor de aer și a analizelor Inspecția condițiilor meteorologice se efectuează la locurile de muncă permanente și la locurile de eventuală ședere a personalului de serviciu Numărul de probe de aer prelevate simultan în fiecare punct trebuie să fie de cel puțin două Dacă se obține o diferență semnificativă în rezultatele analizei a două probe de aer prelevate la un punct dat, o astfel de prelevare trebuie repetată Rezultatele examinării sanitare și igienice ale spațiilor sunt înscrise în tabele și trebuie să respecte GOST - "Cerințe generale sanitare și igienice pentru aerul zonei de lucru" După efectuarea unei inspecții sanitare și igienice a incintei, se efectuează o inspecție (verificarea eficienței muncii) a rețelelor de conducte de aer Înainte de a începe inspecția sistemelor de ventilație, prezența: • dispozitive de reglare a productivităţii instalaţiilor de ventilaţie; • simbolul și numărul de serie al unității de ventilație pe carcasa ventilatorului sau lângă aceasta pe conducta de aer; • plase care împiedică pătrunderea obiectelor străine în sistem pe orificiile de aspirare a aerului ale sistemelor de ventilație de evacuare; • împământarea conductelor de aer Ventilatoarele sunt testate pentru a verifica dacă modul real de funcționare a acestuia corespunde caracteristicilor conform catalogului și datelor calculate Pentru a stabili modul real de funcționare al ventilatorului, se determină cantitatea de aer deplasată de acesta, presiunea totală dezvoltată de ventilator și viteza de rotație a roții acestuia Alimentarea ventilatorului este determinată de debitul de aer din secțiunea în care este mai bine să se măsoare Presiunea totala dezvoltata de ventilator atunci cand este testat in retea se gaseste ca diferenta intre presiunile totale la refulare si la aspiratie Presiunea înainte și după ventilator este măsurată în planul conexiunilor cu flanșe ale duzelor ventilatorului Presiunile statice, dinamice și totale sunt măsurate cu un micromanometru cu tub pneumometric, un manometru digital diferențial cu tub pneumometric (tub de presiune sau tub Pitot) sau alt micromanometru După determinarea presiunii dinamice, viteza aerului v în conductă se calculează folosind formula v = aer, presiune dinamică, Pa; p este densitatea kg/m Densitatea aerului este determinată de formulă R Rn +/ unde pH este densitatea aerului în condiții normale, kg/m ; t este temperatura aerului, °C Deoarece viteza curgerii în diferite puncte ale secțiunii conductei nu este aceeași, atunci pe axă atinge un maxim ( P) valoare mică și scade spre pereți; în acest caz, este necesar să se facă măsurători în mai multe puncte ale secțiunii și să se determine valoarea medie a vitezei v, care va fi utilizată în calcule ulterioare, conform formulei ѵ = (ѵ, + ѵ + +ѵth), ( ) P cipuri - numărul de măsurători Debitul de aer în conductă este determinat de formulă L=vF , unde F este aria secțiunii transversale a conductei, m ; L este debitul volumetric de aer, m /h Performanța ventilatorului, adică debitul de aer deplasat de ventilator este definit ca valoarea medie a debitelor de aer pentru aspirație și refulare: ( , ) ( - ) y = ^sun ^nag unde LK este debitul de aer admis, m /h; Тnag - consumul de aer la refulare, m /h Presiunea totală dezvoltată de ventilator este definită ca diferența de presiune după ventilator (descărcare) și înainte de ventilator (aspirație): p \u d p - p ( , ) * p g p nag go sv x ' După testare, valorile măsurate ale presiunii totale și ale debitului sunt comparate cu cele de proiectare și se face o concluzie despre funcționarea ventilatorului Testele aerodinamice sunt efectuate cu dispozitive de accelerare complet deschise, disponibile atât pe conducta comună, cât și pe toate ramurile din aceasta Dispozitivele de control încorporate în construcția diferitelor distribuitoare de aer ale unităților de tratare a aerului trebuie să fie, de asemenea, complet deschise Când testați rețeaua, determinați • consumul real de aer la baza tuturor ramurilor rețelei, în toate intrările și ieșirile de aer, înainte și după camere de colectare a prafului, aeroterme; • rezistenta la curgerea aerului in instalatii calorice si evacuari locale; • viteza aerului la iesirea din orificiile de admisie; • cursul de schimb al aerului Debitul de aer în conductă este determinat de formula (A ) Cantitatea de aspirație și scurgere de aer în rețea este determinată ca diferență între alimentarea reală a ventilatorului și cantitatea totală de aer care trece prin toate deschiderile de alimentare și evacuare Rata de schimb de aer este determinată de formula n = L/V, ( ) unde n este rata de schimb a aerului; L este consumul de aer de alimentare și evacuare, m /h; V este volumul camerei, m Frecvența controalelor și curățării coșurilor de fum, canalelor de fum și canalelor de ventilație În timpul întreținerii coșurilor de fum, canalelor de gaz și canalelor de ventilație, este necesar: • menţinerea conductelor de ventilaţie şi a coşurilor de fum în stare tehnică bună; • asigura etanșeitatea și etanșeitatea coșurilor de fum, starea de funcționare și amplasarea capului în raport cu acoperișul și structurile și copacii strâns amplasate în afara zonei de vânt; • asigurați-vă că capetele de fum și conductele de ventilație sunt în stare bună și că nu există copaci care să creeze o zonă de vânt înapoi Organizațiile responsabile cu starea tehnică sănătoasă a conductelor de ventilație și a coșurilor de fum, în baza acordurilor cu organizații specializate, trebuie să asigure verificări periodice ale: a) cosuri de fum: • echipamente care consumă gaz cu exploatare sezonieră - înainte de sezonul de încălzire; • caramida - data in trei luni; • azbociment, ceramică și beton termorezistent - dată pe an; • sobe de încălzire și gătit - de ori pe an (înainte și la mijlocul sezonului de încălzire, precum și primăvara); b) conductele de ventilație ale spațiilor în care sunt instalate aparate cu gaz - de cel puțin ori pe an (iarna și vara) După fiecare reparație, coșurile de fum și canalele de ventilație sunt supuse inspecției și curățării, indiferent de verificarea și curățarea anterioară, în termenele stabilite în acte În timpul iernii, cel puțin dată pe lună, iar în zonele din nordul clădirii-zona climatică, de cel puțin ori pe lună, trebuie efectuată inspecția capurilor de fum pasaje și canale de ventilație pentru a evita înghețarea și blocarea Sisteme moderne de ventilație În clădirile rezidențiale, de regulă, este prevăzută ventilație de evacuare cu inducerea naturală a mișcării aerului Ventilația mecanică de alimentare este proiectată pentru clădirile rezidențiale situate în zona de nord a clădirilor-climatice și pentru clădirile înalte În clădirile rezidențiale din zonele cu climă caldă, se recomandă instalarea de aparate de aer condiționat individuale sau alte dispozitive de răcire pentru a menține temperatura aerului în încăperi nu mai mare de ° C Ventilația spațiilor clădirilor rezidențiale este necesară pentru a elimina excesul de căldură, umiditate, dioxid de carbon și alte gaze emise de oameni, precum și diferite gaze care apar în timpul gătitului Pentru a asimila dioxidul de carbon în interior sunt necesare m /h de aer proaspăt de persoană Luând în considerare suprafața normalizată per persoană, schimbul de aer calculat în spațiile rezidențiale se presupune a fi de m / h pe m de spațiu de locuit Schimbul minim de aer este atribuit în funcție de nevoia de ventilație a bucătăriilor și băilor Volumul extractului din ele trebuie să fie de cel puțin: într-o bucătărie negazificată - m / h; în bucătăria gazificată a unui apartament cu o cameră - m / h; la fel într-un apartament cu două camere - m /h; într-un apartament cu trei camere - m /h; din baie si toaleta - mc/h Schimbul de aer în clădirile rezidențiale este organizat după următoarea schemă: aerul exterior pătrunde în spațiile de locuit, iar aerul poluat este îndepărtat prin conductele de evacuare ale bucătăriei și băii În apartamentele cu patru sau mai multe camere de zi este prevăzută o hotă suplimentară din toate camerele, cu excepția celor două cele mai apropiate de bucătărie Canalele de evacuare sunt amplasate în pereții interiori sau atașate Dacă canalul atașat este situat lângă peretele exterior, atunci este prevăzută izolație termică sau un spațiu de cel puțin cm între ele Instalarea canalelor de evacuare în interiorul pereților exteriori nu este permisă, deoarece în acest caz condensul va cădea din interior a eliminat aerul umed din canale În pereții de cărămidă, conductele de ventilație sunt așezate într-o formă dreptunghiulară, cu o dimensiune minimă de x mm Utilizați blocuri de ventilație cu canale de secțiune transversală circulară Este recomandabil să aranjați extracția aerului din bucătării și băi separat și independent pentru fiecare etaj În clădirile cu mai multe etaje, este permisă combinarea conductelor de evacuare într-un singur colector prefabricat Sistemele de ventilație ale apartamentelor, căminelor și hotelurilor nu pot fi combinate cu ventilația spațiilor publice (magazine, cantine etc ) situate la primele etaje ale acestor clădiri Pentru a asigura o evacuare stabilă din bucătăriile din clădirile rezidențiale cu o înălțime de șase sau mai multe etaje, se recomandă instalarea de ventilatoare axiale la orificiile de evacuare din treimea superioară a clădirii În plus, deflectoarele sunt instalate pe capetele arborilor de evacuare Recent, pentru clădirile rezidențiale au fost utilizate sisteme de ventilație mecanică reglabile apartament cu apartament Canalele verticale de evacuare și ventilație de alimentare sunt amplasate în puțuri speciale amplasate în interiorul clădirii În clădirile instituțiilor administrative, de regulă, ventilația naturală este prevăzută pentru majoritatea spațiilor Pentru sălile de conferințe, sălile de catering și sălile de cinema, sunt amenajate sisteme independente de ventilație cu alimentare cu inducție mecanică a aerului Aerul este eliminat prin intermediul sistemelor de ventilație de evacuare independente cu stimulare mecanică din băi, un fumător camere, birouri cu o suprafață de m sau mai mult, holuri și coridoare, facilități de catering, săli pentru baterii, săli de proiecție a filmelor, precum și hote și adăposturi În incinta grădinițelor, creșele asigură ventilație de alimentare și evacuare cu un stimulent natural al mișcării aerului Aerul exterior furnizat camerelor pentru copii, camerelor de izolare, camera personalului, bucătărie este încălzit în dulapuri de alimentare sau în pervazurile ferestrelor Schimbul de aer în sălile de clasă se ia egal cu m /h de aer de persoană, în sala de adunare - m /h de persoană, în sala de sport - m /h de persoană Pentru spațiile principale ale școlilor, ventilația mecanică de alimentare și ventilația naturală prin evacuare sunt asigurate în cantitatea unui singur schimb direct din sălile de clasă, restul aerului este îndepărtat prin spații de agrement, instalații sanitare, precum și datorită exfiltrării prin scurgeri ferestre Recircularea aerului în sistemele de ventilație a încăperilor de învățământ nu este permisă Sistemele independente de alimentare si evacuare sunt recomandate pentru sali de asamblare si sport, laboratoare, bucatarii, cantine, ateliere Întreprinderile de servicii pentru consumatori se caracterizează prin eliberarea de vapori și gaze nocive în aerul interior, precum și o cantitate mare de căldură, umiditate și praf În sediul întreprinderilor de servicii pentru consumatori, se asigură alimentarea mecanică și ventilația prin evacuare Emisiile nocive din echipament sunt eliminate prin aspirare locală Bucataria-sala de mese sunt dotate cu ventilatie generala de evacuare cu alimentare cu stimulare mecanica Sistemele de alimentare sunt amenajate separat pentru sala de mese si spatiile industriale În sălile de recepție alimentarea costumelor alimentare și ventilația prin evacuare Din incinta pentru spălarea vaselor pentru deșeurile alimentare sunt prevăzute sisteme de evacuare independente În camera de gătit, aerul este furnizat de la sistemul de alimentare către zona de lucru a încăperii, extractul este natural prin puțurile de evacuare Conductele de evacuare inelare sunt dispuse deasupra sobelor de bucătărie cu aspirație din interiorul inelului În plus față de hota de deasupra aragazului din camera de gătit, o hotă este aranjată din zona superioară Restaurantele de clasa I sunt dotate cu sisteme de aer conditionat În magazinele cu spații de vânzare cu o suprafață totală de până la m , este prevăzută ventilație naturală, cu o suprafață totală de m sau mai mult - sisteme de ventilație acționate mecanic, în timp ce volumul de evacuare trebuie să fie complet compensat de fluxul de intrare În magazinele cu spații de vânzare cu o suprafață totală de m sau mai mult, este prevăzut un sistem de aer condiționat In magazinele cu hale pentru produse alimentare si produse industriale sunt prevazute sisteme de ventilatie pentru fiecare hala separat În localurile cinematografelor și cluburilor sunt prevăzute sisteme de ventilație de alimentare și evacuare acționate mecanic, separat pentru sediul părților vizuale și de club Spălătoriile sunt echipate cu sisteme de ventilație mecanică de alimentare și evacuare Sistemele de evacuare sunt prevăzute separat pentru magazinele pentru primirea lenjeriei, spălat, uscare și călcat, precum și dușuri și băi Mașinile de uscat și călcat sunt echipate cu aspirație locală Funcționarea sistemelor de ventilație În timpul funcționării sistemelor de ventilație, temperaturile de proiectare, multiplicitatea și normele de schimb de aer pentru diferite spații ale clădirilor rezidențiale trebuie să respecte cerințe stabilite date în literatura de reglementare Ventilația naturală prin evacuare trebuie să asigure eliminarea volumului necesar de aer din toate spațiile prevăzute de proiect la temperaturi exterioare actuale de + °C și mai mici În timpul funcționării ventilației mecanice și încălzirii aerului, diferența dintre volumul de intrare și evacuare față de cel de proiectare cu mai mult de %, scăderea sau creșterea temperaturii aerului de alimentare cu mai mult de ° C nu este permisă Personalul care deservește sistemele de ventilație a clădirilor este obligat să producă: • inspecții programate și eliminarea tuturor defecțiunilor identificate ale sistemului; • înlocuirea grilelor de evacuare sparte și fixarea acestora; • eliminarea scurgerilor în conductele și puțurile de ventilație; • eliminarea blocajelor în canale; • Depanarea supapelor de blocare și a valvelor de accelerație în arborii de evacuare, capotele arborelui și deflectoarele În timpul funcționării, se asigură etanșeitatea mansardelor calde utilizate ca cameră de presiune statică a sistemelor de ventilație Deschiderea de ventilație a unui astfel de spațiu de mansardă este un puț de evacuare prefabricat Mansardele calde ar trebui să aibă: • structuri de închidere ermetice (pereți, tavane, acoperiri) fără fisuri în structuri și îmbinări cap la cap defecte; • usi de intrare in pod cu dispozitive de comanda sau deschidere si inchidere automata din camera de comanda; • uși intersecționale cu încuietori sau cu zăvor; • grătare de siguranță cu celule de x m pe vârfurile puțurilor de aerisire situate în camera de mansardă și în partea inferioară a puțului de evacuare prefabricat comun, precum și un palet sub puțul de evacuare prefabricat; • temperatura aerului din pod nu este mai mică de °C Curățarea prafului și dezinfectarea spațiilor mansardelor se efectuează cel puțin o dată pe an, iar canalele de ventilație - cel puțin o dată la trei ani Sistemele de ventilație sunt reglate în funcție de scăderi sau creșteri bruște ale temperaturii exterioare actuale și vânturi puternice Inginerii și lucrătorii tehnici ai organizațiilor de servicii sunt obligați să instruiască utilizatorii cu privire la regulile de reglementare a sistemelor de ventilație: nu este permisă sigilarea grilelor de ventilație de evacuare sau acoperirea lor cu articole de uz casnic și, de asemenea, să le folosească ca frânghii de fixare pentru uscarea hainelor În bucătăriile și instalațiile sanitare de la etajele superioare ale unei clădiri rezidențiale, este permisă instalarea unui ventilator electric de uz casnic în locul unui grilaj de evacuare Capetele puțurilor centrale de evacuare a ventilației naturale sunt echipate cu umbrele și deflectoare Vopsirea anticorozivă a arborilor de evacuare, țevilor, paleților, umbrelelor și deflectoarelor se efectuează cel puțin o dată la trei ani Unitățile calorice ale sistemelor de ventilație de alimentare și încălzire a aerului trebuie să furnizeze temperatura aerului interior specificată la temperatura aerului exterior calculată și temperatura apei rețelei de retur în conformitate cu programul de temperatură prin control automat Când ventilatorul este oprit, blocarea automată este activată, oferind un minim - Asigurarea transportului de căldură pentru a evita înghețarea tuburilor încălzitoarelor Înainte de intrarea în funcțiune după instalare, reconstrucție, precum și în timpul funcționării când microclimatul se deteriorează, dar cel puțin o dată la ani, sistemele de încălzire cu aer și ventilație de alimentare sunt testate pentru a determina eficiența instalațiilor și conformitatea acestora cu datele de pașaport și de proiectare În procesul de testare sunt determinate: performanța; cap plin și static al ventilatoarelor; frecvența de rotație a ventilatoarelor și motoarelor electrice; capacitatea instalată și sarcina reală a motoarelor electrice; distribuția volumelor și presiunilor de aer pentru ramurile individuale ale conductelor de aer, precum și la punctele de capăt ale tuturor secțiunilor; temperatura și umiditatea relativă a aerului de alimentare și evacuat; performanța încălzitoarelor în termeni de căldură; temperatura apei rețelei de retur după încălzitoare la debitul estimat și temperatura apei din rețea în conducta de alimentare, corespunzătoare traficului de temperatură; rezistența hidraulică a încălzitoarelor la debitul de lichid de răcire calculat; temperatura și umiditatea aerului înainte și după camerele de umidificare; factor de colectare a filtrului; prezența aspirației sau a scurgerilor de aer în elementele individuale ale instalației (conducte de aer, flanșe, camere, filtre etc ) Testul se efectuează la sarcina de aer calculată la temperaturile lichidului de răcire corespunzătoare temperaturii exterioare Pentru fiecare unitate de ventilație de alimentare, sistem de încălzire a aerului, se întocmește un pașaport cu o specificație tehnică și o schemă de instalații Înainte de testele individuale, se efectuează următoarele lucrări: • se verifică conformitatea performanţelor efective ale sistemelor de ventilaţie şi aer condiţionat cu proiectul (proiect de lucru); • secțiunile conductei de aer ascunse de structurile clădirii sunt verificate pentru scurgeri folosind metoda de testare aerodinamică în conformitate cu GOST - , pe baza rezultatelor testului de scurgere, se întocmește un certificat de inspecție a lucrărilor ascunse în formularul anexei obligatorii din SNiP - "Organizarea producției de construcții"; • echipamentul de ventilatie, care are un actionare, supape si clapete, este testat (rodare) la ralanti, cu respectarea cerintelor stipulate de specificatiile tehnice ale producatorilor Durata rodajului se ia în conformitate cu specificațiile tehnice sau pașaportul echipamentului testat Pe baza rezultatelor testării (rodarii) echipamentelor de ventilație, se întocmește un act sub forma Anexei obligatorii din SNiP - La ajustarea sistemelor de ventilație la parametrii de proiectare, se efectuează următoarele lucrări: • testarea ventilatoarelor în timpul funcționării acestora în rețea (determinarea conformității caracteristicilor reale cu datele pașaportului: alimentarea și presiunea aerului, viteza de rotație etc ); • verificarea uniformității încălzirii (răcirii) schimbătoarelor de căldură și a absenței eliminării umidității prin eliminatoarele de picături ale camerelor de irigare; • testarea și reglarea sistemelor pentru realizarea indicatorilor de proiectare pentru fluxul de aer în conductele de aer, evacuarea locală, schimbul de aer în încăperi și determinarea scurgerilor de aer sau a pierderilor de aer în sisteme, a căror valoare admisă prin scurgeri în conductele de aer și alte elemente ale sistemele nu trebuie să depășească valorile de proiectare în conformitate cu SNiP - * "Încălzire, ventilație și aer condiționat"; • verificarea funcţionării dispozitivelor de evacuare a ventilaţiei naturale Sunt permise abateri ale debitelor de aer de la cele prevăzute de proiect după reglarea și testarea sistemelor de ventilație și aer condiționat: • ± % - pentru debitul de aer care trece prin dispozitivele de distribuție și admisie a aerului ale instalațiilor generale de ventilație și climatizare, cu condiția să fie asigurată suprapresiunea (rarefacția) de aer necesară în încăpere; • + % - pentru consumul de aer, eliminat prin evacuari locale si alimentat prin conducte de dus În timpul funcționării unităților de încălzire cu aer și a sistemelor de ventilație de alimentare, este necesar: • inspectați echipamentele sistemului, dispozitivele de control automat, instrumentele, fitingurile, sifonele cel puțin o dată pe săptămână; • verifica funcționarea instrumentelor și a dispozitivelor de control automat conform programului; • efectuați monitorizarea zilnică a temperaturii, presiunii lichidului de răcire, aerului înainte și după încălzitor, a temperaturii aerului interior la punctele de control cu o înregistrare în jurnalul de funcționare - • la ocolire, acordați atenție poziției dispozitivelor de reglare, etanșeitatea închiderii ușilor camerelor de ventilație, trape în conductele de aer, rezistența structurală a conductelor de aer, lubrifierea articulațiilor pivotante, funcționarea silențioasă a sistemelor, starea bazelor de vibrații, inserții moi a ventilatoarelor, fiabilitatea împământării; • verificarea funcționalității supapelor de închidere și control, înlocuirea garniturilor racordurilor cu flanșe; • schimbați uleiul din filtrul de ulei când rezistența crește cu %; • curăţaţi aeroterma pneumatic (cu aer comprimat), iar în cazul prafului aglomerat - hidropneumatic sau prin suflare cu abur Intervalul de purjare trebuie specificat în instrucțiunile de utilizare Este necesară curățarea încălzitorului înainte de sezonul de încălzire Pentru perioada de vară, pentru a evita înfundarea, toate încălzitoarele de pe partea de alimentare cu aer sunt închise Defecțiuni care apar în timpul funcționării sistemelor de ventilație În timpul funcționării sistemelor de ventilație pot apărea defecțiuni, ducând la creșterea consumului de energie, la apariția zgomotului și vibrațiilor Se observă defecțiuni la toate elementele sistemului de ventilație: ventilator, încălzitor (încălzitor), colectoare de praf, dispozitive de admisie și distribuție a aerului, în rețeaua de conducte de aer În timpul funcționării ventilatorului, defecțiuni precum: • performanța și presiunea ventilatorului nu corespund valorilor de proiectare la viteza de proiectare; • zgomot peste nivelul acceptabil; • vibratii puternice; • Motorul și rulmenții devin foarte fierbinți Pot exista mai multe motive pentru prima defecțiune: erori în timpul instalării, proiectării și punerii în funcțiune, prezența scurgerilor și a blocajelor La instalarea, asamblarea și repararea unităților de ventilație sunt permise abateri de la proiect, ceea ce duce la un consum de energie risipitor Când rotorul se rotește în sens opus, este necesar să se schimbe sensul de rotație Când pre Dacă jocul admis între rotor și conducta de aspirație depășește , din diametrul rotorului, se stabilește jocul necesar La proiectare, există erori în calcularea incorectă a rețelei de conducte și a întregului sistem în ansamblu, precum și selecția incorectă a ventilatorului Se face un calcul de verificare și se înlocuiește ventilatorul Dacă rezistența reală a rețelei nu corespunde valorii de proiectare, este necesar să se elimine abaterile de la proiect și să se facă ajustări Performanța ventilatorului este controlată în următoarele moduri: • utilizarea reglării în frecvență a vitezei de rotație a motoarelor electrice în locul reglării prin porți în linia de presiune a unității de ventilație (economii de energie până la - %); • Reglarea alimentării suflantei prin clapete de aspirație în loc de reglare a debitului (economie de energie până la %) • reglarea ventilației prin evacuare prin clapete la locurile de muncă în loc de reglare la refulare (economie de energie până la %) În prezența scurgerilor, scurgerile din conductele de ventilație cresc pierderile și astfel încărcarea ventilatoarelor Montarea defectuoasă a ventilatorului și a motorului electric, precum și echilibrarea slabă a rotorului duc la vibrații în timpul funcționării ventilatorului Vibrația în acest caz este eliminată prin întărirea suporturilor și echilibrarea roții Zgomotul peste nivelul permis este cauzat din motive precum: • ventilatorul cu randament redus a fost adoptat in proiect; • nu există inserții moi între ventilator și conducta de aer; • ventilatorul este instalat fara amortizoare; • viteza rotorului depăşeşte limita admisă Pentru a elimina zgomotul, este necesar să înlocuiți ventilatoarele cu ventilatoare cu o eficiență mai mare sau cu o viteză acceptabilă, instalați inserții moi la conductele de aspirație și refulare ale ventilatorului, precum și amortizoare Pentru combaterea zgomotului, se recomandă instalarea amortizoarelor dreptunghiulare și tubulare la introducerea conductelor de aer în încăperi Încălzirea puternică a motorului electric și a rulmenților este cauzată de faptul că modul de funcționare a ventilatorului nu corespunde cu cel de proiectare, iar rulmenții sunt lubrifiați prematur Pentru a elimina prima cauză a acestei defecțiuni, este necesar să vă asigurați că modul de funcționare este în conformitate cu cel de proiectare prin reglarea acestuia sau să calculați și să înlocuiți motorul electric În timpul funcționării încălzitorului cu aer (încălzitor), cel mai adesea aerul din încălzitor este subrăcit sau supraîncălzit din cauza unei discrepanțe între temperatura sau debitul lichidului de răcire și valorile calculate Dacă debitul de lichid de răcire nu corespunde valorii calculate, sistemul este reglat Totodată, dacă posibilitățile de reglare sunt epuizate, se face calculul și se înlocuiesc conducte în unele tronsoane ale rețelei A doua defecțiune a încălzitorului de aer este că atunci când este instalat conform proiectului, se observă rezistență peste valoarea de proiectare în acesta Motivele pentru aceasta sunt: • cantitatea de aer este mai mare decât cea calculată; • încălzitor selectat incorect; • contaminarea suprafeţei cu aripioare a încălzitorului de aer În primul caz, trebuie să aduceți cantitatea de aer în conformitate cu valoarea de proiectare sau să creșteți suprafața de încălzire a încălzitorului În al doilea caz, este necesar să se recalculeze încălzitorul și, dacă este necesar, să se înlocuiască la un încălzitor cu rezistență mai mică Dacă aeroterma este contaminată, se curăță prin suflare cu aer comprimat și spălare într-o soluție apoasă fierbinte de sodă caustică Secțiunea CARACTERISTICI ALE OPERĂRII SEZIONALE A CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ ȘI PUBLICE PREGĂTIREA CONSTRUCȚILOR PENTRU PERIOADELE DE FUNCȚIONARE IARNA ȘI PRIMAVARĂ Caracteristici ale funcționării elementelor de construcție în perioadele de iarnă și primăvară-vară Perioada de iarnă este cea mai dificilă în funcționarea clădirii în ansamblu și a elementelor sale individuale, în special sistemele de încălzire, care funcționează în această perioadă cu cea mai mare sarcină În aceeași perioadă, din cauza impactului încărcăturilor vântului la temperaturi negative, este posibilă o încălcare a regimului de căldură și umiditate al incintei clădirii După încheierea sezonului de încălzire, echipamentele cazanelor, rețelelor de încălzire și punctelor de încălzire, toate sistemele de încălzire trebuie testate cu presiune hidraulică în conformitate cu cerințele stabilite Pregătirea pentru funcționarea sezonieră a elementelor structurale și a echipamentelor inginerești ale clădirilor Scopul pregătirii locuințelor și facilităților comunale pentru funcționarea sezonieră este de a asigura calendarul și calitatea lucrărilor de întreținere (întreținere și reparare) a fondului de locuințe, asigurând cerințele de reglementare pentru rezidența rezidenților și modurile de funcționare a echipamentelor inginerești în iarnă La pregătirea fondului de locuințe pentru funcționare în perioada de iarnă, se efectuează următoarele lucrări: • sunt eliminate defecțiunile: pereți, fațade, acoperișuri, tavane de mansardă și peste subterane tehnice (subsoluri), alei de acces, umpluturi de ferestre si usi, precum si sobe de incalzire, cosuri de fum, conducte de gaze, sisteme de alimentare cu energie termica interioara, apa si energie electrica si instalatii cu incalzitoare pe gaz; • teritoriul gospodăriilor este adus într-o stare tehnică sănătoasă cu asigurarea îndepărtării nestingherite a apei atmosferice și de topire din zona oarbă, de la coborârile (intrările) la subsol și la ferestrele acestora; • Se asigură hidroizolarea corespunzătoare a fundațiilor, pereților de subsol și subsol și a interfețelor acestora cu structurile adiacente, scări, subsoluri și mansardele, sălile motoarelor lifturilor și hidranții de incendiu Controlul asupra evoluției lucrărilor de pregătire pentru iarnă este efectuat de autoritățile locale, de proprietarii fondului de locuințe și de reprezentanții lor autorizați, precum și de principalele inspectorate de locuințe de stat Pregătirea pentru iarnă (efectuarea încercărilor hidraulice, repararea, verificarea și reglarea) este supusă întregului complex de dispozitive care asigură alimentarea neîntreruptă cu căldură a apartamentelor (cazane, rețele de locuințe, puncte de încălzire de grup și locale din case, sisteme de încălzire și ventilație) Rețelele intra-sfert sunt în curs de reglare cu reglarea diametrelor calculate ale dispozitivelor de clapete la unitatea termică (lift) Se efectuează reglarea instalațiilor de gaz (supape de închidere și de siguranță și regulatoare de presiune) pentru perioada de iarnă Se verifică dotarea stațiilor de pompare și a sistemelor de echipamente de stingere a incendiilor, dacă este necesar, se completează cu echipamentul principal și de rezervă În timpul funcționării stațiilor de pompare, trebuie asigurată pornirea automată a pompelor de rezervă în cazul defectării pompelor principale În timpul pregătirii fondului de locuințe pentru lucru în condiții de iarnă, se efectuează următoarele: • instruirea și recalificarea personalului pentru angajații cazanelor, punctelor de încălzire, lucrătorilor din serviciile de urgență și lucrătorilor de întreținere, îngrijitorilor; • pregătirea serviciilor de urgență (vehicule, echipamente, echipamente de comunicații, unelte și inventar, stocuri de materiale; se desfășoară informarea personalului); • intocmirea (restaurarea) schemelor sistemelor interne de alimentare cu apa rece si calda, canalizare, incalzire si ventilatie centrala, gaze, cu indicarea amplasarii supapelor si intrerupatoarelor (pentru mecanici si electricieni pentru eliminarea accidentelor si disfunctionalitatii ingineriei interne) sisteme); • în spații neîncălzite - repararea izolației conductelor de alimentare cu apă și de canalizare, alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor Pe lângă aceste lucrări, în timpul pregătirii pentru iarnă, se efectuează următoarele: • izolarea deschiderilor de ferestre și balcon, înlocuirea geamurilor sparte, a blocurilor de sticlă și a ușilor de balcon, izolarea ușilor de intrare în apartamente (lucrările sunt executate de chiriași); • repararea și izolarea podelelor de la mansardă; • consolidarea și repararea gardurilor de parapet; • vitrare si inchidere lucarne de mansarda; • producerea de noi sau repararea scărilor de rulare și pasarele existente în poduri, subsoluri; • repararea, reglarea și testarea sistemelor de alimentare cu apă și de încălzire centrală, repararea și izolarea cazanelor; • repararea sobelor și a focarelor de bucătărie; • repararea, izolarea și curățarea canalelor de evacuare a fumului; • înlocuirea blocurilor de sticlă sparte, ferestrelor din sticlă, ușilor de intrare și ușilor spațiilor auxiliare; • repararea și izolarea robinetelor și coloanelor exterioare de apă; • repararea și întărirea ușilor de intrare, repararea și montarea de arcuri la ușile de intrare; • conservarea toaletelor publice mobile (curățare, dezinfectare, clătire a utilajelor, vopsire, îndepărtarea aparatelor și îndepărtarea apei, uscare, descărcare izvoare); • curățarea puțurilor; • pregătirea sistemelor de drenaj pentru funcționare sezonieră; • curățarea acoperișului de resturi, murdărie, frunze În perioada verii se desfășoară următoarele activități: a) pentru cazane - revizia armăturilor și echipamentelor de instrumentare și automatizare, eliminarea golurilor din căptușeala cazanelor și coșurilor de fum, pregătirea operatorilor, precum și livrarea combustibilului Calculul cantității necesare de combustibil se efectuează în conformitate cu documentele de reglementare în vigoare; b) pentru rețelele de încălzire - sisteme de spălare, revizuirea armăturilor, eliminarea înfundarii permanente și periodice a canalelor, refacerea distruselor sau înlocuirea izolației termice insuficiente a conductelor din camere, canale subterane și subsoluri (subterane tehnice); c) pentru punctele de încălzire - revizia armăturilor și echipamentelor (pompe, încălzitoare, colectoare de noroi etc ); d) pentru sistemele de încălzire și alimentare cu apă caldă - revizia robinetelor și a altor robinete de închidere ale expansoarelor și colectoarelor de aer, refacerea izolațiilor distruse sau înlocuirea izolației termice insuficiente a conductelor în casele scărilor, subsoluri, poduri și în nișele instalațiilor sanitare; e) pentru utilaje de curatenie si inventariere pentru portar - inspectie, reparatie, inlocuire Vara, se livrează nisip pentru stropirea trotuarelor (în proporție de cel puțin - m la mie m de suprafață recoltată) și sare (în proporție de cel puțin - % masa de nisip) sau înlocuitorul acestuia și să asigure disponibilitatea mijloacelor primare de stingere a incendiilor Pentru funcționarea clădirii în perioada primăvară-vară se execută următoarele lucrări: • întărirea burlanelor, coatelor și pâlniilor; • reactivarea si repararea sistemului de irigatii; • îndepărtarea arcurilor de pe ușile de intrare; • conservarea sistemului de încălzire centrală; • repararea echipamentelor pentru copii și terenuri de sport; • repararea zonelor oarbe afundate, trotuare, poteci; • amenajarea unei rețele suplimentare de sisteme de udare; • consolidarea suporturilor de drapel; • conservarea toaletelor publice mobile (curățare, dezinfectare, clătire echipamente, vopsire, descărcare de izvoare, reglaj echipament); • lucrari la deschiderea orificiilor de aerisire in socluri si ventilatie mansarda; inspectia acoperisurilor fatadelor si pardoselilor din subsoluri Procedura de înregistrare a pregătirii clădirilor pentru funcționarea sezonieră Scopul inspecțiilor este stabilirea posibilelor cauze ale defectelor și elaborarea măsurilor de eliminare a acestora, precum și controlul asupra utilizării și întreținerii spațiilor O atenție deosebită în procesul de inspecții este acordată acelor clădiri și structurilor și echipamentelor acestora care prezintă uzură fizică mai mare de % Organizația de întreținere a fondului locativ trebuie să ia măsuri urgente pentru a asigura siguranța oamenilor, pentru a preveni dezvoltarea ulterioară a deformărilor și pentru a informa imediat proprietarul fondului locativ sau o persoană autorizată de acesta despre incident Rezultatele inspecțiilor sunt reflectate în documente speciale pentru înregistrarea stării tehnice a clădirilor: reviste, pașapoarte și acte Rezultatele verificărilor de toamnă privind pregătirea obiectului pentru funcționare în condiții de iarnă sunt reflectate în pașaportul de pregătire a obiectului Rezultatele cercetărilor generale ale stării fondului locativ, efectuate periodic, sunt documentate în acte Pe baza actelor de inspecție și inspecție de primăvară în decurs de o lună, se întocmește o listă de măsuri și se stabilește sfera lucrărilor necesare pentru pregătirea clădirii și a echipamentelor sale de inginerie pentru funcționare în următoarea perioadă de iarnă Conform rezultatelor inspecțiilor, se precizează sfera lucrărilor la reparațiile curente: pentru anul curent - pe baza rezultatelor inspecției de primăvară și pentru anul următor - pe baza rezultatelor inspecției de toamnă De asemenea, sunt identificate defecțiuni și avarii, a căror eliminare necesită o revizie majoră Conform rezultatelor inspecției de toamnă, se verifică pregătirea fiecărei clădiri pentru funcționare în condiții de iarnă Intocmirea de grafice si acte de pregatire a cladirilor pentru functionare in perioadele de iarna si primavara-vara Programul de pregătire a fondului de locuințe și a echipamentului ingineresc al acestuia pentru funcționarea în condiții de iarnă este întocmit de proprietarul fondului de locuințe sau organizația de întreținere a acestuia și aprobat de autoritățile locale pe baza rezultatelor inspecției de primăvară și a deficiențelor identificate de-a lungul timpului perioada trecută Datele de începere și de sfârșit pentru iernarea fiecărei clădiri rezidențiale, cazane, punct de încălzire și unitate de încălzire sunt aprobate de administrația locală la propunerea organizației de servicii, ținând cont de finalizarea tuturor lucrărilor Pregătirea locuințelor și a serviciilor comunale pentru funcționarea în condiții de iarnă este confirmată de prezența: • pașapoarte de pregătire a casei pentru funcționarea în condiții de iarnă (anexa la Regulile și normele de funcționare tehnică a fondului locativ); • certificate de funcționare a automatizărilor de siguranță, a dispozitivelor de control și măsurare a camerelor cazanelor și a echipamentelor inginerești ale clădirilor; • acte de stare tehnică și de funcționare a echipamentelor de stingere a incendiilor; • alimentarea cu combustibil a cazanelor și a populației înainte de începerea sezonului de încălzire: solid - nu mai puțin de % din necesarul sezonului de încălzire, lichid - în funcție de disponibilitatea depozitelor, dar nu mai puțin de consumul mediu lunar; o aprovizionare cu nisip pentru stropirea trotuarelor în proporție de cel puțin - m la mie m de suprafață recoltată; • acționează asupra pregătirii echipamentelor de curățare și a inventarului; • certificate de pregătire pentru iarnă cu evaluarea calității pregătirii clădirilor și apartamentelor și un act pentru fiecare obiect, precum și acte de testare, spălare, reglare a sistemelor de alimentare cu apă rece, caldă și încălzire Toate actele sunt aprobate și depuse până pe septembrie CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE A CLĂDIRILOR PUBLICE Cerințele prevăzute în Regulile și Regulamentele pentru funcționarea tehnică a fondului locativ sunt impuse pentru funcționarea clădirilor publice De regulă, sistemele mecanice de alimentare și evacuare sunt amenajate în incinta clădirilor publice; O dată la luni, este necesar să se efectueze lucrări de reglare și reglare a sistemelor de ventilație ale clădirilor publice Siguranța la incendiu a clădirilor publice în timpul funcționării acestora este asigurată de disponibilitatea constantă a mijloacelor de stingere a incendiilor O atenție deosebită în timpul perioadei de funcționare trebuie acordată pregătirii constante a căilor de evacuare: coridoare, pasaje, scări, vestibule, ieșiri etc Podelele trebuie să fie netede dar nu alunecos În funcție de destinația clădirii, planșeele sunt, de asemenea, supuse unor cerințe termice crescute și cerințe de absorbție a sunetului din zgomotul de impact; podelele trebuie să îndeplinească cerințele sanitare și igienice Pentru o serie de clădiri este necesar să se mențină parametrii de microclimat constant Pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemelor, este necesar să se efectueze în mod regulat întreținerea preventivă a echipamentelor, lucrări de reglare și reglare și reparații preventive programate Suprafețele interioare ale unui număr de încăperi sunt finisate ținând cont de posibilitatea curățării zilnice a acestora prin dezinfecție umedă Pentru aproape toate spațiile clădirilor publice, una dintre cerințele principale este izolarea fonică Cel mai eficient mod de a combate zgomotul este eliminarea cauzelor propagării zgomotului la sursele de formare a acestuia Sursele de zgomot din cladiri sunt: unitatile de pompare, echipamentele de alimentare cu apa si canalizare, unitatile de ventilatie, lifturile, jgheaburile de gunoi, echipamentele pentru cantine incorporabile, posturi de transformare etc Pentru spațiile cu eliberare mare de umiditate și abur, este necesar să se asigure impermeabilizarea structurilor pentru a preveni uzura prematură a acestora Pentru multe clădiri publice, este necesar să se calculeze corect sistemul de iluminat natural și artificial Dar trebuie remarcat faptul că calculul ariei ferestrelor este asociat cu calculul termic al acestora O problemă la fel de importantă pentru asigurarea luminii naturale normale este prevenirea condensului pe geamurile ferestrelor LITERATURĂ SNiP - * Alimentarea internă cu apă și canalizarea clădirilor - M : Stroyizdat, SNiP - * Organizarea producției de construcții - M : Gosstroy RF, SNiP - Recepția în exploatare a proiectelor de construcții finalizate Dispoziții de bază, - M , SNiP - Sisteme sanitare interne - M : Comitetul de Stat pentru Construcții al URSS, SNiP - - Iluminat natural și artificial - M : Gosstroy RF, SNiP - - Protecția termică a clădirilor - M : Gosstroy RF, SNiP - - Încălzire, ventilație și aer condiționat - M : Stroyizdat, SanPiN - Reguli sanitare pentru proiectarea și funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă caldă Din GOST R - Locuințe și servicii comunale Specificații generale / Gosstandart al Rusiei - M , VSN - (p) Instrucțiuni privind compoziția, procedura de dezvoltare, coordonarea și aprobarea estimărilor de proiectare pentru revizia clădirilor rezidențiale - M : Grazhdanstroy, VSN - (p) Codurile departamentale de construcție Reglementări privind inspecția tehnică a clădirilor de locuit - M ; Stroyizdat, VSN - (p) Reglementări privind organizarea și desfășurarea lucrărilor de reconstrucție, reparare și întreținere a clădirilor, a dotărilor comunale și socio-culturale - M : Stroyizdat, VSN- - r Reguli de evaluare a deteriorării fizice a clădirilor rezidențiale - M : Stroyizdat, Reguli pentru funcționarea tehnică a centralelor termice / Gosenergonadzor al Ministerului Energiei al Rusiei - M : ed CJSC Energoservice, Reguli de contabilizare a energiei termice și a lichidului de răcire - M : Izd-vo MPEI, Reguli și norme de funcționare tehnică a fondului locativ / Gosstroy RF - M , Dispozitive sanitare interioare: Manual de proiectant: La ora - M : Stroyizdat, - Instrucțiuni privind componența, procedura de elaborare, aprobare și aprobare a devizelor de proiectare pentru revizia clădirilor de locuit - M , Frolov F M Funcționarea sistemelor de încălzire a apei, - M : Stroyizdat, Beletsky B F Echipamente sanitare ale clădirilor (instalare, exploatare și reparare) - Rostov n/D : Phoenix, Belousov V V Punerea în funcțiune și reglarea sistemelor de încălzire centrală, - M : Editura de literatură despre construcții, Pauza G A Exploatarea tehnică a clădirilor: Manual pentru școlile tehnice - ed a III-a, revăzută și adaugă - M : Stroyizdat, Reconstrucţii clădiri şi structuri / Ed AL Shagins - M : Liceu, Organizarea și verificarea stării tehnice a structurilor clădirilor și structurilor / Ed LA FEL DE Morozova - M , Sivinsky LL , Maneshina IL Tipologia clădirilor și structurilor - M : ASADEMA, Denyataevo G V Tehnologia reconstrucției și modernizării clădirilor: manual, indemnizație - M : INFRA-M, Shchuko V Yu , Bartenev V S , Voronov VL , Mihailov V V Orientări pentru inspecția, consolidarea și restaurarea structurilor din beton armat și piatră și componentele acestora în clădirile și structurile de depozite exploatate - M , Meshechek V V , Matveev E P Manual pentru evaluarea deteriorării fizice a clădirilor rezidențiale și publice - M , Structuri din lemn si materiale plastice / Ed D K Ar-leninova, - M : ASV, Wolfson VL etc Reconstrucția și revizia clădirilor rezidențiale și publice, - M : Stroyizdat, , S N Noteiko, A G Roitman și E Ya și altele Exploatarea tehnică a clădirilor rezidențiale - M : Vyssh, shk , Fedorov V V Reconstructie si restaurare cladiri - M : INFRA-M, 